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FOREWORD 

This  is  the  third  report  in  the  Bulletin  166  series,  which  periodically  updates 
information  on  the  rate  of  urban  water  use  from  sampled  water  suppliers 
throughout  California.   The  first  report  in  the  series — Bulletin  166-1, 
Municipal  and  Industrial  Water  Use,  published  in  August  1968 — contains  water 
delivery  data  and  related  per-capita  water-use  values  for  1961  through  1965  for 
some  85  water  suppliers.   The  second  in  the  series — Bulletin  166-2,  Urban  Water 
Use  in  California,  published  in  October  1975 — contains  data  for  1961  through 
1970  for  147  water  suppliers  serving  more  than  175  cities  (including  those 
shown  in  Bulletin  166-1). 

This  report — Bulletin  166-3,  Urban  Water  Use  in  California — provides  data 
covering  1970  through  1980  for  those  same  cities  (and  a  few  additional  cities). 
Along  with  the  extensive  data  on  per-capita  water  use  provided  by  identified 
water  suppliers,  this  report  discusses  the  factors  that  influence  per-capita 
rates,  procedures  used  by  the  department  in  collecting  and  processing  urban 
water-use  data,  and  several  studies  of  selected  elements  of  urban  water  use. 

After  years  of  a  generally  upward  trend,  overall  per-capita  water  use  appears 
to  have  trended  toward  a  leveling  off  during  the  past  decade.   Determination  of 
a  trend  line  is  complicated,  however,  by  the  impact  of   the  1976-77  drought, 
during  which  most  water  agencies  experienced  reduced  per-capita  water  use  due 
to  conservation  efforts.   Since  then,  water-use  rates  have  nearly  returned  to 
predrought  levels  in  many  areas.   Although  additional  years  of  data  will  be 
needed  to  verify  the  trends,  most  major  water  suppliers  in  California  have 
active  water  conservation  programs,  which  should  tend  to  reduce  future  per- 
capita  water-use  rates. 


David  N.  Kennedy,  Director 
Department  of  Water  Resources 
The  Resources  Agency 
State  of  California 
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CHAPTER  I 
INTRODUCTION 


Bulletin  166-3  presents  per-capita  rates 
of  urban  water  use  in  California.   The 
report  provides  basic  planning  data 
needed  for  many  studies  conducted  by  the 
Department  of  Water  Resources  and  by 
planners  in  other  agencies,  and  is  in- 
tended for  the  public  as  well.   This 
bulletin  is  the  third  in  a  series  of 
reports  containing  urban  water-use  data 
obtained  from  a  sampling  of  communities 
and  individuals  throughout  the  State. 
Bulletin  166-1,  Municipal  and  Industrial 
Water  Use,  the  first  of  the  series, 
published  in  1968,  contains  data  cover- 
ing 1961  through  1965.   Bulletin  166-2, 
Urban  Water  Use  In  California  (October 
1975),  covers  1961  through  1970. 
Bulletin  166-3  provides  data  for  1970 
through  1980  and,  in  a  few  special 
cases,  for  1981. 

Purpose  of  the  Urban  Water  Use 
Data  Collection  Program 

Except  in  a  few  areas,  there  is  no  legal 
requirement  in  California  that  water 
withdrawals  for  specific  uses  be  measur- 
ed, as  there  is  in  many  other  states. 
However,  data  on  water  application  and 
uses  for  specific  purposes  are  needed 
for  many  Department  programs,  including 
studies: 

1.  to  determine  the  location,  nature, 
and  amount  of  current  water  use; 

2.  to  facilitate  estimates  of  future 
water  use; 

3.  to  identify  impending  water  supply 
shortages; 

4.  to  determine  the  availability  of 
water  for  local  use,  export  to  other 
areas,  or  both; 

5.  to  determine  opportunities  for  water 
supply  savings  through  water  conser- 
vation measures; 


6.  to  determine  ground  water  extraction 
rates; 

7.  to  identify  the  location,  nature, 
and  extent  of  water  quality  deter- 
ioration due  to  water  use; 

8.  to  evaluate  water  rights; 

9.  to  determine  opportunities  for  use 
of  reclaimed  water;  and 

10.  to  evaluate  the  impact  of  proposed 
water  management  actions  and 
facilities  on  specific  areas. 

Sources  of  Urban  Water  Use  Data 

Urban  water  use  includes  all  classes  of 
water  use  other  than  crop  irrigation  and 
instream  recreation.   Figure  1  shows  a 
once-through  disposition  of  water 
applied  in  a  typical  urban  area.   Of  the 
total  water  produced  and  entered  into 
the  system  of  a  water  supplier,  a  cer- 
tain amount  is  lost  before  delivery  to 
users.   This  "unaccounted-for  water" 
includes  real  distribution  system  losses 
(such  as  spills,  leakage,  and  evapora- 
tion) and  other  apparent  losses,  which 
are  generally  due  to  faulty  recordation, 
i.e.,  failure  to  record  back-flushing  of 
water  mains  or  hydrant  topping  for  con- 
struction, or  as  a  result  of  defective 
water  meters. 

There  are  two  general  categories  of 
water  supply:   (1)  that  provided  by 
water  suppliers  (public  water  agencies 
and  private  entities  who  deliver  water 
to  other  users),  of  which  several  types 
exist,  and  (2)  that  developed  by  indivi- 
duals for  their  own  use  by  pumping 
ground  water  or  diverting  from  surface 
sources.   These  self-suppliers  are  usu- 
ally, but  not  always,  manufacturing 
plants  with  large  demands  for  cooling 
and  process  water. 


Figure  2 
WATER  SUPPLIERS 
PROVIDING   WATER 

USE  DATA 


San  Francisco  Bay 
Water  Supplier* 


NOTE:  See  adjoining  page  for  Index  to  Water  Suppliers 


WATER  SUPPLIERS 

1/ 

(located  by  number  on  map) 

1.  Crescent  City  MWD 

39.  Arcade  CWD 

76.  Porterville  MWD 

2.  Yreka  MWD 

40.  Citizens  Utilities  Company 

77.  Delano  MWD 

3.  Montague  MWD 

of  California 

78.  Paso  Robles  MWD 

4.  Alturas  MWD 

41.  Dixon  CWSC 

79.  Atascadero  MWC 

5.  Mount  Shasta  MWD 

42.  Vacaville  MWD 

80.  Shafter  MWD 

6.  McKinley  ville  CSD  2/ 

43.  Rio  Vista  MWD 

81.  Ridgecrest  CWC 

7.  Areata  MWD 

44.  Pittsburg  MWD 

82.  San  Luis  Obispo  MWD 

8.  Blue  Lake  MWD 

45.  Antioch  MWD 

83.  Bakersfield  CWSC 

9.  Humboldt  CSD 

46.  Brentwood  MWD 

84.  Arroyo  Grande  MWD 

10.  Eureka  MWD 

47.  Stockton  CWSC 

85.  Tehachapi  MWD 

11.  Fortune  MWD 

48.  Sonora  MWD 

86.  Mohave  PUD  8/ 

12.  Redding  MWD 

49.  Manteca  MWD 

87.  Santa  Maria  MWD 

13.  Anderson  MWD 

50.  Modesto  MWD  &  CWC  6/ 

88.  Barstow  SCWC 

14.  Susanville  CPN  3/ 

51.  Newman  MWD 

89.  Lompoc  MWD 

15.  Red  Bluff  MWD 

52.  Gustine  MWD 

90.  Palmdale  CWD 

16.  Corning  MWD 

53.  Merced  MWD 

91.  Victorville  CWD 

17.  Hamilton  City  CWSC  4/ 

54.  Bishop  MWD 

92.  Goleta  CWD 

18.  Chico  CWSC 

55.  Morgan  Hill  MWD 

93.  Santa  Barbara  MWD 

19.  Paradise  ID 

56.  Santa  Cruz  MWD 

94.  Montecito  CWD 

20.  Portola  MWD 

57.  Gilroy  MWD 

95.  Carpinteria  CWD 

21.  Willows  CWSC 

58.  Los  Banos  MWD 

96.  Ojai  SCWC 

22.  Gridley  MWD 

59.  Dos  Palos  MWD 

97.  Fillmore  MWD 

23.  Colusa  MWD 

60.  Madera  MWD 

98.  Santa  Paula  WW  9/ 

24.  Ukiah  MWD 

61.  Watsonville  MWD 

99.  San  Buenaventura  MWD 

25.  Lakeport  MWD 

62.  Hollister  MWD 

100.  Oxnard  MWD 

26.  Marysville  CWSC 

63.  Salinas  CWSC                           7/ 

101.  Port  Hueneme  MWD 

27.  Healdsburg  MWD 

64.  Monterey  Bay  Cities  (CAWC) 

102.  Banning  MWD 

28.  Woodland  MWD 

65.  Clovis  MWD 

103.  Palm  Springs  (Desert 

29.  Roseville  MWD 

66.  Fresno  MWD 

Water  Agency)  CWC 

30.  Placerville  MWD 

67.  Sanger  MWD 

104.  Hemet  MWD 

31.  Sebastopol  MWD 

68.  Selma  CWSC 

105.  Indio  MWD 

32.  Santa  Rosa  MWD 

69.  King  City  CWSC 

106.  Coachella  MWD 

33.  Rohnert  Park  MWD 

70.  Coalinga  MWD 

107.  Blythe  MWD 

34.  Petaluma  MWD 

71.  Huron  MWD 

108.  Oceanside  MWD 

35.  Davis  MWD 

72.  Hanford  MWD 

109.  Escondido  MWD 

36.  Sacramento  MWD 

73.  Visalia  CWSC 

110.  San  Diego  MWD 

37.  Del  Paso  Manor  CWD  5/ 

74.  Tulare  MWD 

111.  South  Bay  Area  CAWC 

38.  Arvin  CSD 

75.  Lindsay  MWD 

112.  El  Centro  MWD 

LOS  ANGELES  AREA  WATER  SUPPLIERS 

(not  located  by  number) 

Alhambra  MWD 

Glendale  MWD 

Orange  MWD 

Anaheim  MWD 

Glendora  MWD 

Pasadena  MWD 

Arcadia  MWD 

Hermosa-Redondo  Beach  CWC 

Pomona  MWD 

Beverly  Hills  MWD 

Huntington  Beach  MWD 

Redlands  MWD 

Buena  Park  MWD 

Huntington  Park  MWD 

Rialto  MWD 

Burbank  MWD 

Inglewood  MWD 

Riverside  MWD 

Claremont  SCWC 

Lakewood  MWD 

San  Bernardino  MWD 

Corona  MWD 

Long  Beach  MWD 

Santa  Ana  MWD 

Downey  MWD 

Los  Angeles  MWD 

Santa  Monica  MWD 

East  Los  Angeles  CWSC 

Manhatten  Beach  MWD 

South  Gate  MWD 

Fullerton  MWD 

Monterey  Park  MWD 

Torrance  MWD 

Garden  Grove  MWD 

Ontario  MWD 
6/    Commercial  Water  Company 

Upland  MWD 

(continued  on  next  page) 

1/    Municipal  Water  Department/Distric 

2/    Community  Services  District 

7/    California-American  Water  Company 

3/    California  Pacific  National 

8/    Public  Utility  District 

4/    California  Water  Service  Company 

9/     Water  Works 

5/    County  Water  District 

SAN  FRANCISCO  BAY  AREA  WATER  SUPPLIERS 

(not  located  by  number) 

Alameda  County  Water  District 

Daly  City,  MWD 

(Fremont  and  Union  City) 

East  Bay  Municipal  Utility  District 

Belmont  County  Water  District 

(Oakland,  Berkeley,  Alameda,  Richmond, 

(Belmont) 

Rodeo,  Walnut  Creek,  Lafayette,  and 

Benicia  MWD 

Others) 

California  Water  Service  Company 

Fairfield  MWD 

(Atherton,  Woodside,  Menlo  Park) 

Hayward  MWD 

California  Water  Service  Company 

Hillsborough  MWD 

(Li  verm  ore) 

Marin  Municipal  Water  District 

California  Water  Service  Company 

(Sausalito,  Mill  Valley,  San  Rafael, 

(San  Carlos) 

San  Anselmo,  Belvedere,  and  others) 

California  Water  Service  Company 

Milpitas  MWD 

(Los  Altos-Suburban) 

Mountain  View  MWD 

California  Water  Service  Company 

Napa  MWD 

(San  Mateo) 

North  Coast  County  Water  District 

California  Water  Service  Company 

(Pacifica  and  others) 

South  San  Francisco,  Broadmoor, 

North  Marin  County  Water  District 

and  Colma) 

(Novato  and  Ignacio) 

Calistoga  MWD 

Palo  Alto  MWD 

Coastside  Water  District 

Pleasanton  MWD 

(Half  Moon  Bay,  Miramar,  Princeton, 

Redwood  City  MWD 

El  Granada) 

San  Bruno  MWD 

Community  Services  District 

San  Francisco  MWD 

(Dublin,  San  Ramon) 

San  Jose  Water  Works  (San  Jose) 

Contra  Costa  Water  District 

Santa  Clara  MWD 

(Concord,  Pleasant  Hill,  Clayton, 

Sonoma  MWD 

and  others) 

Sunnyvale  MWD 

Water  Suppliers 

The  Department  periodically  updates 
water-production  and  related  data  from 
selected  water  suppliers  in  all  parts  of 
the  State  (currently  181  suppliers).   In 
gathering  these  data,  the  Department 
pays  particular  attention  to  including 
as  many  of  the  large  purveyors  as 
possible. 

The  procedure  is  not  a  strict  statisti- 
cal sampling,  because  water  suppliers 
are  not  randomly  selected.   In  random 
sampling,  all  suppliers  in  a  particular 
area  would  have  an  equal  chance  of  being 
included  in  the  survey  and  must  be  able 
to  respond  with  reliable  data.   However, 
this  is  seldom  the  case  because  of  the 
wide  variations  in  record  keeping  by  the 
water  suppliers;  and  only  those  suppli- 
ers with  readily  available,  reliable 
data  are  included  in  the  sample.   The 
Department  must  locate  individual 
sources  of  data  and  obtain  and  verify 
their  records.   Then  those  water-produc- 
tion records,  and  related  data  on  the 
number  of  connections  and  population 
served,  are  used  to  compute  the  per- 
capita  use  of  water  provided  by  the 
sampled  water  suppliers. 

Self-Supplied  Water 

By  far  the  most  important  of  those  indi- 
vidual entities  that  produce  their  own 
water  supplies  are  manufacturing  indus- 
tries and  rural  residents.   The  Depart- 
ment periodically  surveys  manufacturing 
industries  to  determine  quantities  of 
self-supplied  water.   Most  smaller  manu- 
facturing plants  located  within  urban 
areas  obtain  water  from  local  public 
water  suppliers;  large  plants,  however, 
especially  those  located  outside  urban 
areas,  tend  to  use  ground  water  or 
directly  divert  water  from  local  streams 
as  a  less-costly  alternative  to  purchas- 
ing water. 

No  extensive  study  has  been  made  of  the 
rate  of  water  use  by  rural  residents, 
because  it  is  assumed  to  represent  only 
a  small  part  of  rural  area  water  use  in 


most  cases  (i.e.,  compared  to  irrigated 
agriculture).   For  the  Department's 
planning  purposes,  per-capita  use  rates 
for  the  rural  population  are  simply 
estimated,  considering  rates  in 
neighboring  communities. 

Scope  of  Bulletin  166-3 

Generally,  the  data  in  this  report  cover 
1970  through  1980,  and  in  many  cases 
reflect  some  degree  of  water  conserva- 
tion resulting  from  programs  sponsored 
by  the  State  and  local  governments. 
Although  most  of  the  data  extend  through 
1980  only,  some  1981  data  were  also 
available  and  are  included  to  help 
determine  the  extent  of  change  in  rate 
of  use  since  the  1976-77  drought. 

Topics  discussed  include: 

1.  types  of  urban  water  use,  including 
residential,  commercial,  industrial, 
and  governmental;  and  the  factors 
that  affect  per-capita  water  use, 
including  temperature  and  precipita- 
tion, water  costs  and  water  meter- 
ing, housing  density,  number  of 
persons  per  household,  water  conser- 
vation programs,  and  urban  develop- 
ment (Chapter  II); 

2.  the  Department's  data  collection  and 
analysis  procedures  (Chapter  III); 

3.  summaries  of  water  use  data 
(Chapter  IV). 

The  data  shown  in  Tables  1  through  12 
were  compiled  in  the  Department's  four 
district  offices  located  in  Red  Bluff, 
Sacramento,  Fresno,  and  Los  Angeles. 
Questions  about  these  data  or  inquiries 
about  the  method  of  compilation  should 
be  directed  to  the  appropriate  district 
office.   (See  Appendix  D  for  addresses 
and  telephone  numbers.) 

Table  3,  which  comprises  the  principal 
basic  data  in  this  bulletin,  provides 
information  on  monthly  and  annual  per- 
capita  water  use  calculated  from  the 
records  of  181  sampled  water  systems 
throughout  California  (Figure  2).   The 


Irrigated  parks  have  high 


estimated  self-supplied  water  by 
manufacturing  industries,  expressed  in 
per-capita  use  terms  by  county,  is 
presented  in  Table  6. 

Other  tables  provide  information  result- 
ing from  special  studies  of  industrial 
water  conservation,  water  use  in 
multiple-unit  residences,  water  use  in 
office  buildings,  recreational  water  use 
in  campgrounds,  and  other  related 
topics.   For  the  reader's  convenience, 
all  of  the  tables  are  presented  in 
Chapter  IV,  where  the  data  in  each  table 
is  briefly  discussed. 

Definitions  of  Two  Key  Terms 

The  definitions  of  two  key  terms  used 
repeatedly  in  this  bulletin  are  present- 
ed here  because  of  their  importance  to 
the  readers'  understanding  of  the  data 
included  in  the  report.   These  are  per- 
capita  water  use  and  urban  applied 
water. 

°   Per-Capita  Water  Use  (may  be 

expressed  in  other  literature  as 
"gross  per-capita  water  use,"  "per- 
capita  applied  water,"  "per-capita 
use  rate  or  value,"  and  "per-capita 
use  of  water").   Unless  otherwise 
stated,  the  term  as  used  in  this 
report  means  the  sum  of  all  urban 
applied  water  (regardless  of 


water  requirements 

purpose)  within  a  given  area,  divid- 
ed by  the  total  resident  population 
of  that  area  (see  urban  applied 
water  for  a  description  of  point  of 
measurement  of  "applied"  water) . 

°  Urban  Applied  Water  (also  called 
"urban  water  use,"  or  "municipal  and 
industrial  water  use").   As  used  in 
this  report,  the  term  means  water 
applied  for  all  urban  purposes, 
primarily  for  residential,  commer- 
cial, industrial,  and  governmental 
uses.   The  term  relates  to  a  kind  of 
use  rather  than  a  place  of  use; 
i.e.,  although  most  of  the  urban- 
type  water  use  occurs  within  a  city 
or  town,  it  also  takes  place  outside 
of  recognized  city  boundaries,  e.g., 
at  rural  residences,  industrial 
facilities,  and  governmental 
facilities. 

It  is  the  quantity  measured  at  the 
intake  of  the  water  supplier's 
system  (and  therefore  is  equivalent 
to  the  amount  of  water  actually 
delivered  to  customers  plus  losses 
from  the  delivery  system)  and,  when 
the  water  is  self-supplied,  at  the 
well  or  point  of  stream  diversion. 

Other  water  use-related  terms  are 
presented  in  the  Glossary 
(Appendix  B). 


Hydrologlc  Study  Area  (HSA) 

North  Coast  (NC) 
San  Francisco  Bay  (SF) 
Central  Coast  (CC) 
Los  Angeles  (LA) 
Santa  Ana  (SA) 
San  Diego  (SD) 
Sacramento  (SB) 
San  Joaquin  (SJ) 
Tulare  Lake  (TL) 
North  Lahontan  (NL) 
South  Lahontan  (SL) 
Colorado  River  (CR) 
STATE 


1980  Average  Urban 

Per-Capita  Water  Use 

(gallons  per  capita  per  day) 

300 
180 
210 
185 
220 
170 
305 
355 
320 
335 
280 
330 
215 


The  preceding  compilation  of  1980  average  per-capita  water  use  values 
for  each  of  California's  twelve  Hydrologic  Study  Areas  (see  Figure  3) 
was  based  on  analyses  conducted  during  preparation  of  DWR 
Bulletin  160-83,  The  California  Water  Plan — Projections  of  Water  Use 
and  Water  Supplies.   These  per-capita  water-use  values  result  from 
dividing  the  total  urban  applied  water  use  calculated  for  each  HSA  by 
the  respective  HSA  population.   The  HSA  urban  applied  water  use  was 
calculated  as  follows: 

°  for  each  detailed  analysis  unit  (DAU,  i.e.,  HSA  subdivision), 
appropriate  per-capita  water-use  values  were  selected  from  the  sampled 
water  suppliers'  data  presented  in  Table  3  of  this  report  (Bulletin 
166-3),  considering  the  water  use-related  characteristics  of  the 
communities  within  the  DAU; 

0  from  this  information,  the  average  per-capita  use  of  water 
provided  by  all  water  suppliers  was  estimated  for  each  DAU,  weighting 
the  selected  sample  data  according  to  the  population  of  the  various 
communities  in  the  DAU; 

0  next,  an  appropriate  value  for  per-capita  use  of  self-supplied 
water  was  selected  for  each  DAU — based  upon  information  presented  in 
DWR  Bulletin  124-3,  Water  Use  by  Manufacturing  Industries  in 
California,  1979 — and  added  to  the  respective  DAU  value  for  per-capita 
use  of  water  provided  by  water  suppliers; 

°  then  the  urban  applied  water  use  for  each  DAU  was  calculated, 
based  on  the  resulting  DAU  total  per-capita  water  use  value  and  the  DAU 
total  population;  and, 

°  finally,  the  calculated  urban  applied  water  use  for  all  DAUs 
within  an  HSA  were  summed  to  provide  total  HSA  urban  applied  water 
use. 


Figure  3 
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NC  -    NORTH   COAST 

S  F   -   SAN   FRANCISCO  BAY 

CC  -   CENTRAL   COAST 

I  A  -   LOS   ANGELES 

SA  -   SANTA   ANA 

S  D  ■   SAN   DIEGO 

S  B    ■    SACRAMENTO 

S  J   -    SAN    JOAQUIN 

T  L   -   TULARE    LAKE 

N  L     -    NORTH  LAHONTAN 

S  L     -    SOUTH    LAHONTAN 

C  R   -   COLORADO   RIVER 
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CHAPTER  II 
FACTORS  INFLUENCING  PER  CAPITA  WATER  USE 


The  average  per-capita  water  use  for  an 
area  and  the  changes  that  occur  over 
time  are  a  function  of  (1)  the 
proportions  of  total  water  use  devoted 
to  residential,  commercial,  industrial, 
or  governmental  purposes,  and  (2) 
climate  (weather),  amount  of  landscape 
vegetation,  the  number  of  persons  per 
household,  types  of  industrial 
development,  and  many  other  factors. 
Some  of  the  principal  factors  affecting 
each  of  the  four  major  categories  of 
urban  water  use  are  discussed  in  the 
following  sections. 

Residential  Water  Use 

Statewide,  residential  water  use 
comprises  about  61  percent  of  total 
urban  use,  exceeding  all  other  urban 
uses  combined.   Residential  use  includes 
use  in  single-family  homes  and  multiple- 
unit  residential  structures,  and 
consists  of  both  interior  and  exterior 
uses.   On  a  statewide  average  basis, 
approximately  the  same  quantities  of 
water  are  applied  inside  and  outside 
of  dwellings.  Much  of  the  landscape- 
irrigation  water  (usually  more  than 
half)  evaporates  or  is  transpired  by 
trees  and  plants.   Conversely,  only 
about  2  percent  of  the  water  used  inside 
evaporates;  the  remainder  is  discharged 
to  sewer  systems  and  is  usually  avail- 
able for  reuse,  unless  it  is  discharged 
to  the  ocean  or  otherwise  becomes 
unavailable  for  reuse. 

Climate 

The  climate  of  a  particular  area  pro- 
foundly affects  the  water  requirements 
of  lawns  and  ornamentals,  and  therefore, 
the  per-capita  water  use  in  one  area 
compared  to  another.   Further,  differ- 
ences in  weather  account  for  most  of  the 
changes  (sometimes  quite  large)  in  per- 
capita  use  from  one  year  to  the  next. 


Several  different  climatological  factors 
are  responsible,  and  each  has  a  specific 
influence  on  evapotranspiration  (ET)  of 
applied  water.   The  most  pronounced  of 
these  climatological  factors  is  tempera- 
ture. 

Another  climatological  factor  strongly 
affecting  per-capita  water  use  is  preci- 
pitation.  In  California,  late  spring 
and/or  early  fall  rains  occasionally 
occur,  and  this  can  shorten  the  period 
of  a  year  during  which  landscape 
vegetation  must  be  irrigated,  thus 
reducing  total  exterior  water  use  and, 
consequently,  per-capita  use. 
Conversely,  a  shorter  than  normal  fall- 
to-spring  rainfall  period  can 
significantly  increase  per-capita  water 
use  for  that  year.   In  Southern 
California,  it  is  not  uncommon  to  have 
fairly  long  rainfree  periods  during  the 
winter,  at  which  time  landscape 
vegetation  must  be  irrigated. 

High  humidity  suppresses  vegetative 
water  requirements;  however,  the  amounts 
involved  are  not  precisely  known.   In 
the  San  Francisco  Bay  area,  near  the  Bay 
and  the  ocean,  the  humidity  remains 
relatively  high,  and  with  moderate 
temperatures,  vegetative  water  use  is 
considerably  lower  than  in  the  interior 
portions  of  California. 

Wind  (or  any  air  movement)  has  been 
shown  to  accelerate  transpiration  from 
plants  and  evaporation  from  wetted 
surfaces.   Daily  evapotranspiration  (ET) 
measurements  made  at  the  University  of 
California  at  Davis  show  that  ET 
increases  significantly  during  windy 
days.   Air  movement  removes  saturated 
air  from  contact  with  the  plant  or  soil 
surface  and  replaces  it  with  drier  and 
warmer  air  from  adjacent  areas. 

The  strong  correlation  between  climate 


and  landscape  water  use  is  reflected  in 
corresponding  monthly  changes  in  per- 
capita  use.   During  the  wettest  months, 
December  and  January,  nearly  all  water 
delivered  to  residences  is  used  for 
household  and  personal  needs.   Therefore, 
delivery  data  for  these  months  can  be 
used  to  indicate  the  approximate  monthly 
interior  water  use.   Then,  if  it  is 
assumed  that  interior  use  is  essentially 
uniform  over  the  year,  subtracting  this 
amount  from  the  total  deliveries  each 
month  provides  an  estimate  of  the  water 
used  for  landscape  irrigation  and  for 
other  exterior  applications. 

Landscape  Irrigation 

In  California,  lawn  turf  and  other  areas 
of  vegetation  consume  water  through 
evapotranspiration  at  rates  varying  from 
about  1  to  5  acre-feet  per  acre,  during 
any  one  year,  depending  upon  climate. 

Because  residential  landscape  irrigation 
significantly  affects  per-capita  water 
use,  the  location  of  an  urban  community 
—  with  respect  to  temperature  and 
seasonal  precipitation  —  is  an  impor- 
tant determinant  of  per  capita  water 
use.   Irrigation  for  landscaping  is 
naturally  much  greater  in  inland  commu- 
nities than  in  coastal  communities, 
where  temperatures  are  moderated  by  the 
nearby  ocean  and  bays.   The  major 
California  metropolitan  areas  are  the 
San  Francisco  Bay  area  and  the  Los 
Angeles-Orange  County  portion  of  the 
South  Coastal  area,  both  of  which 
stretch  for  many  miles  along  the  coast. 
However,  in  both  cases,  most  of  the  land 
near  the  ocean  has  already  been  develop- 
ed.  Therefore,  as  time  has  passed,  an 
ever  larger  amount  of  the  inland  por- 
tions has  been  developed,  with  the 
result  that  weighted  average  per-capita 
water  use  for  each  of  the  metropolitan 
areas  as  a  whole  has  tended  to 
increase. 

Housing  Density 

The  proportion  of  an  area  that  is  land- 
scaped is  a  function  of  housing  density. 


From  the  postwar  late  1940' s  through  the 
early  1970' s,  per-capita  water-use  rates 
increased  significantly.   A  major  reason 
for  this  was  the  development  of  new 
residential  areas  consisting  primarily 
of  single-family  homes  with  large  lawns 
and  gardens  (suburban  type  of  develop- 
ment).  This  type  of  development  began 
to  wane  in  the  late  1960s,  as  construc- 
tion of  apartments  and  condominiums 
increased.   In  the  mid-1950s,  some 
90  percent  of  new  housing  starts  con- 
sisted of  single-family  homes.   By  the 
late  1960s  and  early  1970s,  however, 
that  figure  had  decreased  to  just  below 
50  percent.   An  increased  proportion  of 
apartment  dwellers  tends  to  reduce  an 
area's  average  per-capita  use  due  to 
lower  use  of  water  for  landscaping  on  a 
per-capita  basis.   The  1980  Census  of 
Housing  indicates  that  since  the  early 
1970s,  the  ratio  of  new  single-family 
housing  to  multiple  family  units  has 
fluctuated  around  the  50-50  level. 

Persons  Per  Household 

Fewer  persons  are  now  occupying  indivi- 
dual households,  and  this  trend  is 
expected  to  continue.   In  the  1970's, 
the  average  number  of  persons  per 
household  in  Sacramento  County,  for 
example,  was  2.9.   In  1980,  the  average 
had  dropped  to  2.65. 


One  of  the   largest  urban  water  uses 
-is  for  landscape  irrigation 
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Lawns  in  California's  Central   Valley 
use  between  4  and  5  acre-feet  per  acre 
of  applied  water 
In  keeping  with  this  trend  is  a  steady 
rise  in  households  occupied  by  single 
adults.   Nationwide,  in  1970,  one  of 
every  six  households  was  occupied  by  a 
single  person.   In  1980,  that  number  had 
dropped  to  one  in  five. 

This  reduction  in  persons  per  household 
tends  to  cause  an  increase  in  average 
per-capita  use  because  a  number  of 
household  water  uses,  e.g.,  landscape 
irrigation,  are  relatively  independent 
of  the  number  of  residents. 

Water-Using  Appliances 

Increased  use  of  water-using  appliances 
— automatic  clothes  washer,  dishwashers, 
and  garbage-disposal  units — has 
increased  per-capita  use  rates.   Their 
role  in  causing  water-use  rates  to 
increase  was  particularly  noticeable 
during  the  1950 's  and  early  1960's. 
Today,  however,  the  rise  in  use  of  such 
appliances  on  a  per-capita  basis  has 
begun  to  level  off.   Generally  speaking, 
they  have  become  commonplace.   Thus, 
this  factor  is  no  longer  causing 
significant  increases  as  it  was  during 
the  1950' s  and  early  1960's. 

Water  Metering 

The  use  of  water  meters  prominently 


affects  residential  water  use  rates. 
The  conversion  from  a  flat-rate  system 
to  a  metered  system  encourages  most 
users  to  reduce  water  use  rates  by  up  to 
50  percent  when  meters  are  first  in- 
stalled, although  that  amount  of  reduc- 
tion is  not  usually  permanent. 

At  present,  an  estimated  90  percent  of 
the  water  deliveries  in  California  are 
on  a  metered  basis.   The  San  Francisco 
Bay,  Los  Angeles  metropolitan,  and  San 
Diego  metropolitan  areas  are  totally 
metered,  whereas  a  number  of  Central 
Valley  and  upland  communities  deliver 
water  on  a  flat-rate  basis;  in  some 
areas  there  are  both  flat-rate  and 
metered  deliveries  (in  nearly  all  cases, 
commercial  and  industrial  water  deliver- 
ies are  metered). 

Water  Prices 

The  escalation  of  material  and  labor 
costs,  extension  of  water  service  to 
remote  areas,  and  the  development  of 
remote  sources  of  water  supply  all  con- 
tribute to  rising  costs  of  water. 
Present  indications  are  that  the  cost 
of  water  service  will  continue  to 
increase.   As  water  costs  rise,  users 
tend  to  use  water  more  carefully;  usage 
records  indicate  that  per-capita  use 
tends  to  decrease  as  water  costs 
increases. 

When  sewer  service  charges  are  included 
in  the  water  bill,  and  particularly  when 
the  sewer  charges  are  based  on  quanti- 
ties of  water  used,  per-capita  water  use 
tends  to  decrease. 

Water  Conservation 

By  implementing  water  conservation 
programs,  urban  communities  are  becoming 
capable  of  applying  less  water  than  was 
formerly  required  to  fulfill  the  same 
water-related  purposes.   For  example, 
the  installation  of  water-conserving 
plumbing  fixtures  and  appliances, 
reduced  "overwatering"  of  residential 
landscapes,  the  planting  of  lower-water- 
use  plants  and  trees,  and  the  repair  of 
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household  leaks  and  leaky  water  mains 
all  tend  to  decrease  per  capita  water 
use.   The  impact  of  specific  conserva- 
tion measures  on  the  need  for  water 
supply  varies,  depending  on  the  amount 
of  reuse  that  is  made  of  excess  applied 
water.   Where  reuse  is  large,  conserva- 
tion measures  may  have  little  impact  on 
the  quantity  of  basic  water  supply 
needed.   Conversely,  when  there  is 
little  reuse  and  a  significant  quantity 
of  the  excess  applied  water  escapes  to 
the  ocean  or  some  other  unusable  source, 
conservation  measures  may  result  in 
significantly  large,  real  water  supply 
savings. 

Commercial  Water  Use 

The  broad  term  "commercial  water  use" 
generally  comprises  water  use  in  office 
buildings,  restaurants,  filling 
stations,  and  other  business  establish- 
ments; private  golf  courses  and  other 
private  recreational  facilities;   but 
excludes  residential,  industrial,  and 


governmental  uses.   The  Standard 


1/ 


Car  washes,    laundromats,   and  restaurants 
are  among  a  small  group  of  high  water- 
using  commercial  enterprises 


Industrial  Classification  Manual— 
contains  seven  "divis-ions"  of  commercial 
categories: 

Division       General  Description 

C      Construction  -  codes  15 
through  17 

E      Transportation,  Communication, 
Electric,  Gas  and  Sanitary 
Services  -  codes  40  through  49 

F      Wholesale  trade  -  codes  50 
and  51 

G      Retail  Trade  -  codes  52 
through  59 

H      Finance,  Insurance,  and  Real 
Estate  -  codes  60  through  67 

I      Services  -  codes  70  through  89 

K      Nonclassifiable  Establishments 
-  code  99 


1/      See  Appendix  C. 
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A  number  of  activities  may  appear  in 
both  the  commercial  and  the  governmental 
categories,  depending  on  whether  they 
are  operated  by  private  or  public  enti- 
ties, e.g.,  hospitals,  schools,  recrea- 
tional camps,  parks,  golf  courses, 
cemeteries,  and  other  enterprises. 

Included  in  the  commercial  category  are 
some  establishments  with  high  water 
requirements,  e.g.,  laundromats  and  car 
washes,  and  some  with  low  water  require- 
ments, e.g.,  warehouses  and  office 
buildings. 

Just  as  residential  water  use  is  heavily 
influenced  by  the  extent  of  landscape 
watering,  commercial  water  use,  which 
accounts  for  about  16  percent  of  total 
urban  water  demands,  is  greatly  influ- 
enced by  the  state  of  the  economy.   That 
is,  as  the  general  prosperity  level 
rises,  the  level  of  commercial  water  use 
increases.   Conversely,  when  there  are 
vacant  offices,  bankrupt  businesses,  and 
fewer  demands  for  services,  the  commer- 
cial demand  for  water  diminishes. 

Industrial  Water  Use 

Manufacturing  accounts  for  all  but  a 
small  portion  of  industrial  use  of  fresh 
water  in  California,  although  power 
plant  cooling  and  mining  uses  are  signi- 
ficant in  some  places.   In  this  bulletin, 
manufacturing  water  use  means  water  use 
by  the  kinds  of  manufacturing  industries 
included  in  Standard  Industrial  Classi- 
fication (SIC)  codes  20  through  39 
(see  Appendix  C  for  a  listing  of  these 
industries).   This  group  includes  a 
number  of  very  high  water-using  esta- 
blishments, although  some  manufacturing 
plants  use  no  more  water  than  do  office 
buildings.   Manufacturing  water  use, 
which  amounts  to  the  same  as  commercial 
water  use  (16  percent  of  the  total  state 
urban  use),  is  only  partially  supplied 
by  public  water  suppliers  (from  whom  the 
Department  normally  acquires  water  use 
data).   A  significant  portion  of  their 
needs  comes  from  self-supplied  water. 

In  1980,  as  in  1971  and  1960,  the 


The  food  industry  has   the  highest 
overall  water  demand.      This  photo 
shows  water  vapor  emerging  from 
dehydration  of  sugar  beet  pulp 


This  petroleum  manufacturing  plant 
in  the  San  Francisco  Bay  Area  is  one 
of  the  hiqh  industrial  water  users 


Lumber  mills  use   large  quantities  of 
water  to  sprinkle   log  decks >   which  is 
necessary  to  preserve  wood  quality 
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Governmental  water  uses  includes  de 

Department  conducted  a  survey  of  water 
use  by  the  manufacturing  industry  to 
obtain  estimates  of  how  much  water  was 
self -supplied. — 

The  survey  indicated  that  water  recycl- 
ing has  increased  greatly,  particularly 
since  the  Federal  Clean  Water  Act  of 
1972  (Public  Law  92-500)  was  enacted  by 
Congress  to  improve  the  "...  chemical 
and  biological  condition  of  the  nation's 
waters."   The  Act  specifically  provides 
that  the  cost  of  treating  industrial 
wastes  will  be  assessed  to  the  dis- 
chargers.  That  section  of  the  Act  thus 
provides  a  powerful  incentive  for  the 
recycling  and  reuse  of  formerly  dis- 
charged manufacturing  waste  water.   In 
effect,  the  new  law  has  both  reduced  the 
volume  of  waste  discharges  and  increased 
recycling  rates  throughout  the  manufac- 
turing industry. 

Most  mining  operations  are  located  in 
remote  areas  where  it  is  necessary  to 
self-produce  supplies.   These  operations 
are  diverse,  and  records  of  the  amount 
of  water  used  are  either  non-existent  or 
very  difficult  to  acquire.   Efforts  to 
estimate  the  quantities  used  are  made 
only  in  those  few  cases  where  they 
appear  to  be  significant. 

Most  nuclear  and  fossil-fuel  electric 
power  generating  plants  require 
relatively  large  amounts  of  water  for 
cooling;  however,  few  plants  use  fresh 


liveries   to  civic  office  buildings 

water  only.   Statewide  total  fresh  water 
use  for  cooling  is  relatively  small. 
However,  the  total  quantity  varies  from 
year  to  year  due  to  fluctuations  in 
total  hydroelectric  power  production, 
the  total  electricity  requirement  (which 
is  influenced  in  part  by  temperature 
variations  and  related  air-conditioning 
requirements),  and  other  factors. 

Governmental  Water  Use 

This  category  includes  all  types  of 
water  uses  at  public  facilities  such  as 
schools,  government  buildings,  and 
military  installations;  and  landscaped 
public  areas,  including  parks,  golf 
courses,  and  cemeteries.   The  SIC  lists 
many  government  activities  in  Division 
I,  "Services,"  which  include  public  golf 
courses,  public  health  facilities,  and 
social  services;  and  all  of  Division  J, 
"Public  Administration,"  which  covers 
legislative,  judicial,  administrative, 
and  regulatory  activities  of  federal, 
state,  local,  and  international 
governments. 

Governmental  water  uses  vary  widely  but 
account  for  only  about  7  percent  of  the 
total  urban  water  use  in  California,  the 
smallest  of  the  four  major  classes  of 
urban  water  use.   Most  uses  in  this 
category  remain  stable  from  month  to 
month  and  from  year  to  year,  except  for 
landscape  irrigation,  which  varies 
according  to  weather  conditions. 


2/   The  results  of  the  survey  are  presented  in  DWR  Bulletin  124-3,  Water  Use  by 
Manufacturing  Industries  in  California,  1979,  May  1982. 
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CHAPTER  III 
DATA  COLLECTION  AND  ANALYSIS 


To  obtain  a  value  for  the  average  per- 
capita  water  use  in  a  given  area,  per- 
capita  use  values  derived  from  sampled 
water  suppliers'  data  for  communities 
representative  of  the  nature  of  the 
urban  communities  that  make  up  the  area 
are  selected  and  weighted  according  to 
the  population  of  the  various 
communities;  then,  the  estimated  self- 
produced  water  in  the  area,  expressed  on 
a  per-capita  basis,  is  added.   This 
chapter  describes  the  procedures  used  by 
the  department  to  collect  and  process 
the  data  required  and  some  related 
studies . 

Four  activities  are  described: 
determination  of  per-capita  use  of  water 
produced  by  sampled  water  suppliers; 
derivation  of  estimates  of  total  self- 
supplied  water,  expressed  on  a  per- 
capita  basis;  a  study  of  multiple-unit 
residential  water  use;  and  a  study  of 
commercial  water  use. 

Per-Capita  Use  of  Water 
Produced  by  Water  Suppliers 

California  does  not  require  water  sup- 
pliers to  report  water  production  and 
related  data  to  a  central  State  agency. 
Therefore,  the  Department  must  locate 
individual  sources  of  data  and  gather 
and  verify  that  data.   In  monitoring  181 
water  systems,  the  Department  obtains 
some  of  the  data  directly  from  the 
various  water  suppliers,  and  some  is 
available  from  other  State  agencies. 
This  data  includes  information  on  the 
amount  of  water  delivered  into  the 
water-supplier's  system,  the  number  of 
active  service  connections,  and,  in  some 
cases,  estimates  of  the  population 
served  . 

The  water  suppliers  in  the  Department's 
sample  group  comprise  several  types  with 
varying  organizational  structures. 
There  are  two  basic  types:   those 


privately  owned  and  those  publicly 
owned.   The  first  category  includes 
commercial  companies  and  mutual  water 
groups  and  associations.   The  second 
category  comprises  water  districts  and 
municipal  water  departments,  which 
differ  from  one  another  in  method  of 
formation,  organizational  structure,  and 
service  area. 

Commercial  water  companies  are  privately 
owned  and  operated.   Most  fall  under  the 
jurisdiction  of  the  State  Public  Utili- 
ties Commission  (PUC),  whose  main  inter- 
est is  the  fiscal  conduct  of  these  agen- 
cies.  The  PUC  regulates  water  prices  to 
retail  customers  of  such  agencies,  who 
are  required  to  submit  fiscal  and  other 
data,  including  quantities  of  water 
produced  and  delivered  to  metered  custo- 
mers.  The  PUC  makes  this  data  available 
to  the  Department  annually.   The  Depart- 
ment also  receives  considerable  data 
directly  from  a  number  of  commercial 
water  suppliers. 

Mutual  water  groups  and  associations  are 
also  privately  owned  but  are  operated  by 
member  users  without  profit.   These 
agencies  are  small  but  make  up  the  lar- 
gest group  of  water  agencies  in  the 
State.   They  are  required  to  submit 
fiscal  data  to  the  Franchise  Tax  Board 
only  if  incorporated.   Since  they  do  not 
report  to  the  PUC,  very  little  produc- 
tion or  user  data  pertaining  to  these 
agencies  is  readily  available. 

Municipal  water  departments  are  city- 
owned  and  operated  as  utilities  that 
provide  water  service  to  city  residents 
and  sometimes  to  unincorporated  areas  in 
the  immediate  vicinity.   These  systems 
are  commonly  operated  as  self-supporting 
city  departments;  they  receive  revenue 
from  retail  sales  of  water  and  are  sub- 
ject to  regulation  by  the  city  itself. 
This  is  one  of  the  major  classes  of 
publicly  owned  water  service  agencies  in 
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the  State. 

Public  water  districts  are  an  elemental 
form  of  local  government.   Early  in  the 
State's  history  the  need  for  public 
entities  that  could  cope  with  the 
increasing  problems  of  water  supply, 
distribution,  and  disposal  was 
recognized.   A  public  water  district  may 
be  formed  by  a  special  act  of  the  State 
Legislature,  or  by  any  general  act 
according  to  specific  procedures 
established  by  the  Legislature.   This 
latter  process  requires  petition,  public 
hearings,  and  election. 

Both  municipal  water  departments  and 
public  water  districts  are  monitored 
directly  or  indirectly  through  fiscal 
and  data  reports  to  the  office  of  the 
State  Controller,  in  a  manner  similar  to 
the  review  system  established  by  the  PUC 
for  private  companies.   Through  an 
agreement  with  the  State  Controller's 
Office,  the  Department  of  Water 
Resources  has  access  to  much  of  the 
data,  including  water  use  and  customer 
information,  submitted  by  these  public 
water  suppliers. 

In  addition,  most  public  water  suppliers 
prepare  annual  activity  reports,  which 
are  channeled  to  the  Department.   If 
clarification  of  data  or  supplementary 
data  is  needed,  the  Department  often 
contacts  the  water  supplier  directly. 
In  this  manner,  the  Department  has 
established  working  relationships  with 
most  major  water  suppliers  to  expedite 
the  gathering  and  processing  of  water 
use  data. 

Recently  the  State  Department  of  Health 
Services  broadened  its  data  base  by 
requesting  supplementary  information 
from  certain  water  suppliers.   These 
data,  particularly  for  water  systems  not 
accessible  through  the  State  Control- 
ler's Office,  are  also  made  available  to 
the  Department  of  Water  Resources. 

Sampling  of  Water  Supplier  Production 

Sampling,  as  performed  by  the  depart- 


ment, is  not  a  randomized  sampling  tech- 
nique as  defined  statistically.   In  a 
random  sample,  every  element  of  a 
"population"    (in  this  case,  every 
water  supplier  in  a  given  area)  has  an 
equal  chance  of  being  included  in  the 
sample.   Strict  statistical  sampling 
requires  that  each  entity  selected  must 
contribute  data  and  that  no  part  of  the 
data  be  withheld.   In  practice,  however, 
that  level  of  response  is  not  possible. 
As  discussed  in  the  preceding  section, 
the  Department  receives  data  voluntarily 
provided  by  individual  water  suppliers, 
and  through  the  assistance  of  the  PUC, 
the  State  Controller's  Office,  and  the 
State  Department  of  Health  Services. 

The  lack  of  standardized  definitions  for 
identifying  their  various  customers,  and 
the  variation  in  methods  of  sorting  out 
accounts  among  the  different  water 
suppliers,  limit  the  amount  of  data 
compilation  and  analysis  reasonably 
possible.   For  example,  multiple-unit 
dwellings  (apartments)  may  be  classified 
as  commercial  enterprises,  or  as  resi- 
dences.  Some  water  suppliers  disregard 
the  classification  of  governmental  use, 
thereby  including  this  group  of  users 
with  commercial  enterprises.   Many 
service  areas  are  partially  or  totally 
unmetered ,  making  it  impossible  to 
accurately  determine  deliveries  to 
specific  classes  of  customers.   These 
and  numerous  other  data-handling 
differences  greatly  reduce  the  extent  of 
sampling  possible. 

Variation  in  Sampling  Rates 

Tables  1  and  2  show  the  variation  in 
sampling  rates  among  the  hydrologic 
study  areas  and  among  counties.   In 
general ,  the  more  densely  populated 
areas  were  sampled  more  intensively 
because  of  the  higher  quality  records 
available  in  these  areas.   In  some 
counties  with  high  percentages  of 
the  population  living  in  rural  areas, 
few  records  are  available.   This  is  also 
true  of  many  of  the  small  water  agen- 
cies; however,  in  such  instances, 
detailed  water  use  data  would  have 
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limited  value  for  water  planning  anyway. 
As  cities  and  water  systems  increase  in 
both  size  and  responsibility,  record 
keeping  often  becomes  more  comprehensive 
and  data  are  more  readily  available. 

To  increase  accuracy,  the  Department 
has  attempted  to  obtain  data  from 
additional  water  suppliers  to  increase 
the  percentage  of  residents  sampled  in 
each  HSA.   Table  1  shows  the  percentage 
of  population  sampled  in  preparing 
similar  tables  for  Bulletin  166-2,  Urban 
Water  Use  in  California,  October  1975 
(the  previous  edition  of  this 
bulletin) . 

Increased  Data  Coverage 

During  the  past  ten  years,  record 
keeping  by  water  suppliers  has  improved 
significantly,  enabling  the  Department 
to  obtain  additional  data.   Higher 
sampling  rates  have  been  possible  in  all 
HSAs  except  for  the  North  Lahontan, 
South  Lahontan,  and  Colorado  Desert.   In 
most  instances,  county  data  coverage 
between  1970  and  1980  has  also  improved, 
especially  for  the  more  densely 
populated  counties. 

The  San  Francisco  Bay  HSA  is  still  the 
most  heavily  sampled  (89  percent), 
followed  by  the  South  Coastal  HSA 
(59  percent).   These  two  HSAs  contain 
more  than  three-fourths  of  the  total 
State  population;   for  1980,  this 
amounted  to  17,758,000  people.   Water 
deliveries  are  entirely  metered; 
therefore,  types  of  urban  water  uses  can 
be  segregated  and  computed.   Although  a 
somewhat  smaller  sampling  rate  for  the 
Los  Angeles  metropolitan  area  was 
necessitated  by  the  large  volume  of  data 
from  that  area,  a  wide  range  of 
representative  communities — industrial , 
residential,  high-income,  low-income, 
etc. — was  included,  thus  providing 
representative  coverage  of  the  various 
types  of  communities. 

Water  production  data  for  the  North 
Lahontan  HSA  is  still  difficult  to 
obtain,  principally  because  of 


incomplete  metering  to  customers  in  the 
Tahoe  Basin  and  the  large  rural  and 
suburban  populations,  for  which  records 
are  unavailable.   Many  small  water 
suppliers  in  the  northern  and  Sierra 
Nevada  counties  sell  water  on  a 
flat-rate  basis,  and  their  record 
keeping  is  limited  to  the  fiscal 
accounting  required  by  the  PUC  and  the 
State  Controller's  Office.   (The  data  in 
Table  1  for  the  North  Lahontan  HSA 
mainly  represent  the  Lake  Tahoe  Basin 
and  were  developed  by  the  Tahoe  Regional 
Planning  Agency  in  the  early  1970s.   No 
later  data  are  available.) 

Water  production  records  for  the  South 
Lahontan  and  Colorado  Desert  HSAs  are 
also  limited.   What  data  are  available 
shows  a  wide  variability  in  water  use 
among  various  communities,  chiefly 
because  of  their  contrasting 
characteristics.   For  example,  the 
Riverside  County  portion  of  the  Colorado 
Desert  HSA  supports  a  thriving  resort 
industry  (such  as  Palm  Springs),  with 
expansive  golf  courses,  swimming  pools, 
restaurants,  and  landscaping.   Other 
desert  communities  are  more  austere, 
with  little  water  use  for  such 
facilities  or  amenities.   To  date,  most 
of  the  data  have  been  obtained  from  the 
higher  water-using  communities.   A 
higher  sampling  rate  for  the  areas  using 
less  water  would  provide  a  more  repre- 
sentative average  per-capita  rate  for 
the  Colorado  Desert  HSA  as  a  whole. 

Record  keeping  by  water  suppliers  in  the 
Central  Valley  (Sacramento,  San  Joaquin 
and  Tulare  Lake  Basin  HSAs)  has  improved 
significantly.   Most  suppliers  have 
larger  operations  and  responsibilities, 
and  the  use  of  computers  has  helped 
enhance  the  reliability  of  their 
records.   Many  new  homes,  apartments, 
and  commercial  establishments  now 
receive  metered  water  deliveries,  and 
water  production  and  deliveries  are  well 
documented. 

The  sampling  rate  has  risen  from  36  to 
48  percent  in  the  Central  Valley,  mainly 
in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  HSAs. 


17 


However,  further  improvements  in  the 
sampling  rate  may  be  limited  because  of 
the  high  percentage  of  residents  living 
outside  of  urban  communities. 

The  Department  is  also  trying  to  in- 
crease the  sampling  rate  in  the  North 
Coastal  and  Central  Coastal  HSAs .   Water 
suppliers  in  both  areas  are  now  provid- 
ing more  complete  records,  and  sampling 
has  increased  by  5  percent  in  the  North 
Coastal  and  15  percent  in  the  Central 
Coastal  HSAs. 

Population  Served 

To  derive  per-capita  water  use  values, 
the  Department  must  determine  population 
counts  to  match  the  water-production 
data  obtained  from  water  suppliers.   In 
some  cases,  these  are  provided  by  the 
water  supplier;  however,  boundaries  of 
water  service  areas  seldom  coincide  with 
the  boundaries  of  cities,  for  which 
population  counts  are  made  periodically, 
and  many  water  suppliers  find  that 
developing  accurate  population  estimates 
is  not  worth  the  effort  required.   In 
such  cases  the  Department  must  make  the 
estimates.   A  common  technique  is  to 
identify  what  census  tracts  lie  within 
the  boundary  of  a  water  service  area, 
and  then  add  up  the  population  as  deter- 
mined by  the  last  U.  S.  Census  of 


Population. 

To  obtain  estimates  of  water  service 
area  population  for  any  year  following 
the  last  census  year,  ratios  between 
service  area  population  and  the  number 
of  active  water  service  connections  in 
the  census  year  are  calculated.   In  most 
cases,  the  ratios  vary  from  2.5  to  3.5 
(see  Table  3).   These  values,  applied  to 
the  annual  data  on  numbers  of 
connections  served,  provide  estimates  of 
population. 

When  the  results  of  the  1980  Census 
became  available,  the  actual  ratios  of 
persons  per  connection  for  1980  were 
calculated,  and  annual  values  for  the 
period  of  1970  and  1980  were  interpol- 
ated.  These  values  were  used  to  check 
the  population  estimates  that  had  been 
derived  during  the  preceding  ten-year 
period  of  study,  based  on  the  1970  ratio 
of  persons  per  connection.   In  some 
areas,  where  acceptably  accurate  service 
area  population  counts  are  available 
through  the  local  water  supplier  or 
through  a  special  census,  this  correc- 
tion procedure  is  unnecessary. 

Most  often,  a  single  connection  serves  a 
single  dwelling.   With  the  increasing 
number  of  multiple-unit  dwellings,  such 
as  apartments  and  condominiums,  the 


Swimming  pools   lose  water  to  splash  and  evaporation. 

In  warm  areas,   pool   "makeup"  water  is  a  significant 

summertime  component  of  residential  water  use     -- 
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The  familiar  kitchen  dishwasher,   an  important  part 
of  household-interior  residential  water  use 


ratio  of   persons    per   connection    tends    to 
rise    rather    than    remain   constant.      Con- 
versely,   with   a    trend    toward    fewer    per- 
sons   per  household,    the   number    of    per- 
sons   per   connection    tends    to  decrease. 

Simple    interpolation   or   extrapolation   of 
the    population   counts   will   not   detect 
any   unusual    population   changes,    such   as 
would   occur    if   a    large    tract    of   water 
users   were    annexed    to    the   water    system, 
or   if   a   large   number   of  users   were 
suddenly   severed    from    the    service   area. 
However,    when   the    persons-per-connection 
ratio    is   applied,    such   changes    in   popu- 
lation  served    are   easily  detected. 

In    some    instances,    a   water    supplier   may 
serve   only   a    portion   of  a   city,    or,   more 
commonly,  may   include    customers   beyond 
the   city   limits.       In    larger   cities,    the 
sections    of    the   city   not    served   by   the 
major    supplier  may  be    served   by  more 
than   one    small   water    supplier.      In    such 
cases,    the   water    service  boundary  of 
each    supplier  must   be   determined    care- 


fully  to  eliminate    significant   errors    in 
the    estimates   of    population    served. 

Self-Supplied  Water  Expressed  on  a 
Per-Capita  Basis 

A  substantial    amount   of   water   used    for 
urban   purposes    is    self-produced   by 
various    industries   and    individuals,    from 
private   wells   or    from   nearby   streams. 
This   use    is   not    reported    to   any   public 
authority.      Most   of    this    is   developed   by 
manufacturing   industries.      To  develop 
estimates    regarding    the    amount   of    such 
self-supplied   water,    the   Department 
periodically   conducts    surveys    of   water 
use   by  manufacturing   industries.      The 
last    survey,    reported    in   Bulletin    124-3, 
Water  Use  by  Manufacturing   Industries    in 
1979 ,    was   designed    to   determine    rates   of 
water   use,    quantities   of   water    purchased 
or   self-supplied,    quantities   of  water 
recycled,    and    quantities   of   waste   water 
discharged   by  manufacturing   industries. 

All   water-intensive    industries- 
classified    as   active  manufacturers    in 


1/      Industries   requiring    large   quantities   of   water, 
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California  during  1979  were  contacted. 
Of  the  6,900  plus  questionnaires  mailed, 
about  3,600,  or  52  percent,  were  return- 
ed with  useful  information.   Since  only 
partial  response  was  achieved,  some 
basis  for  expanding  the  sample  was  need- 
ed to  determine  total  water  use  by  this 
sector.   The  basis  selected  was  employ- 
ment.  A  unit  rate  of  water  use  per 
employee  was  calculated  from  the  sample 
data.   That  rate  was  applied  to  the 
total  number  of  people  working  in  the 
specific  industry,  as  indicated  by 
employment  data  compiled  by  the  firm  of 
Dun  and  Brad  street.   These  analyses  were 
made  for  each  county,  using  sample  data 
from  that  county;   where  no  sample  data 
were  available  or  the  data  were  insuffi- 
cient to  use  for  such  expansion,  the 
average  value  of  the  statewide  sample 
was  used . 

Among  other  things,  the  survey  revealed 
that  Los  Angeles  County  is  first  among 
counties  in  total  annual  applied  fresh 
water  use  (89  billion  gallons)  and  in 
total  number  of  manufacturing  plants. 
Contra  Costa  County  is  second  in  use 
with  an  annual  use  of  29  billion 
gallons. 

The  food  industry,  the  major  user, 
requires  an  estimated  annual  water 
intake  of  more  than  73  billion  gallons. 
Second  in  use  is  petroleum  refining, 
with  an  annual  intake  of  49  billion 
gallons;  followed  by  lumber  and  wood 
products,  32  billion  gallons;  paper  and 
allied  products,  30  billion  gallons; 
chemicals,  27  billion  gallons;  stone, 
clay,  and  glass,   17  billion  gallons; 
and  primary  metals,  14  billion  gallons. 

The  results  of  the  survey  and  the  latest 
data  for  total  urban  applied  water  use 
indicate  that  the  manufacturing 
industry  uses  some  300  billion  gallons 
(920,000  acre-feet),  or  about  16  percent 
of  the  State's  total  urban  fresh  water 
supply,  annually. 

The  survey  also  shows  a  small  decrease 
in  total  fresh  water  intake  since  1970 
(the  year  of  the  previous  survey), 


although  there  are  more  industrial 
plants  now  than  in  1970.   Constraints  on 
discharges  of  industrial  waste  water 
mandated  by  the  federal  Clean  Water  Act 
(Public  Law   92-500),  which  caused 
increased  water  recycling  and  other 
water  conservation  measures  to  be 
initiated,  are  probably  the  major 
reasons  for  the  decreased  water  use. 
Table  9  summarizes  the  replies  to  a 
question  asked  as  part  of  the  1980 
industrial  water  use  survey:  "Have  you 
installed  water  conservation  methods  or 
equipment  since  1970?"  The  table  also 
presents  estimates  of  water  saved  by  the 
industrial  plants  reporting  water 
conservation. 

To  determine  the  amount  of  self-supplied 
manufacturing  water  use  on  an  average 
per-capita  basis  for  each  county,  the 
fraction  of  the  total  water  use  reported 
in  the  survey  that  is  self-supplied  was 
calculated.   This  fraction  was  then 
applied  to  the  estimated  total 
industrial  water  use  for  the  county,  and 
the  quantity  of  water  thus  obtained  was 
then  divided  by  the  county  permanent 
population. 

In  addition  to  water  being  self-supplied 
by  manufacturing  industries,  other 
industries  such  as  mining  and  petroleum 


Commercial  office  buildings  require 
water  mainly  for  employee  use  and 
air  conditioning 
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Apartment  dwellers  make  up  a  significant 
number  of  urban  residential  water  users 
extraction,  hospitals,  large  commercial 
office  buildings,  and  other  enterprises 
may  supply  their  own  needs  because  of 
high  public  water  cost,  or  their 
location  in  relation  to  the  delivery 
system  of  a  water  supplier.   Beside  use 
by  these  concerns,  a  number  of  non-crop 
water  uses  are  required  for  many  fanning 
and  ranching  operations.   These  may 
include  milking  barns,  stock  watering, 
potato  washing  sheds,  farmstead  uses, 
and  others.   At  present,  no  measurements 
are  available  for  these  types  of  uses, 
and  except  on  a  very  limited  local 
basis,  the  quantity  used  is  not  consid- 
ered significant  in  most  State  water 
planning  studies. 

Multiple-Unit  Residential 
Water  Use  Study 

During  the  early  1970s,  the  need  for 
data  on  water  use  in  apartment  buildings 
became  apparent,  in  view  of  the  poten- 
tial impact  of  multiple-unit  residential 
dwellings  on  per  capita  use.   According- 
ly, between  1970  and  1980,  the  Depart- 
ment conducted  a  series  of  studies  of 
water  use  in  apartment-building  dwelling 
units  in  various  parts  of  California. 

The  studies  covered: 

1.   128  apartment  buildings  in  14 

different  locations  within  the  city 
limits  of  Los  Angeles,  representing 


high-,  medium-,  and  low-income  occu- 
pants and  various  ethnic  groups; 

2.  63  apartment  buildings  in  the  ser- 
vice area  of  the  East  Bay  Municipal 
Utilities  District  (San  Francisco 
Bay  area),  including  structures  east 
and  west  of  the  Oakland  Hills; 

3.  61  apartment  buildings  in 
San  Francisco; 

4.  360  apartment  buildings  in  San  Jose; 
and 

5.  29  apartment  buildings  in 
Bakersfield,  Fresno,  and  Modesto. 

In  all,  water  delivery  data  were 
obtained  and  analyzed  by  the  Department 
for  641  apartment  buildings  containing 
16,035  dwelling  units.   In  addition, 
California  Water  Service  Company 
furnished  water-use  data  for  22,205 
apartment  building  dwelling  units  in  11 
of  the  California  cities  it  serves. 

The  survey  included  apartment  buildings 
of  various  sizes,  ranging  from  3  to  more 
than  700  units.   In  addition  to  water 
delivery  data,  information  was  obtained 
regarding  (1)  the  number  of  stories  in 
each  structure,  (2)  the  extent  of 
landscaped  areas,  (3)  swimming  pools, 
(4)  number  of  occupants,  (5)  rental 
cost,  (6)  extent  of  water-using 
appliances,  (7)  vacancy  rates,  and  (8) 
the  age  of  the  buildings. 

In  general,  those  apartments  with  the 
largest  landscaped  areas  show  the 
highest  rates.   Apartment  buildings 
constructed  after  1960,  which  were 
designed  to  accommodate  modern  water- 
using  appliances  (dishwashers,  garbage 
disposal  units,  and  built-in  clothes 
washers)  also  generally  showed  higher 
use  rates. 

Table  10  broadly  summarizes  the  results 
of  the  survey.   However,  the  detailed 
data  obtained  is  rather  voluminous  and 
therefore  is  not  included  in  this  bulle- 
tin.  Those  who  want  more  detailed  in- 
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formation    should   contact    the   Depart- 
ment's  district    offices    in   Los   Angeles, 
Fresno,    and    Sacramento   at    the    addresses 
shown    in  Appendix   D. 

Commercial  Water  Use  Study 

During   1979   and    1980,    the   Department 
collected    and    analyzed    data   on   commer- 
cial   water   use    from  1974   through   1978    in 
San   Diego   office   buildings    in    two   dis- 
tinctly contrasting   areas:       (1)    downtown 
San   Diego,    which   contains  multistory 
buildings   constructed    as   early  as    1907, 
along   with   a   number   of  modern   high-rise 
structures,    and   minimal    landscaping. 
(2)   Mission   Valley,   just    north   of 
San   Diego,    where    the   buildings   are   quite 
new  and    extensively    landscaped. 

The    purpose   of   the    study   was    to  deter- 
mine   the    relationship  between   water    use 
and    area    (in   square    feet)    of  office 
buildings,    the    trend    in   use    rates   over 
the    five    years    (1974-1978)    covered   by 
the    study,    and    the    seasonal    variation    in 
use   rates. 

wherever    possible,    a   5-year   record    of 
water   use  data   was   collected    for   build- 
ings   that    contained    at    least    20,000 
square    feet   of  office    space.       In   all,    54 
buildings   were    studied,    including   32 
downtown   and  22   in   Mission   Valley.      All 
of    the   buildings    studied    are   used 
primarily   for   office   space;      however, 
some   other   uses    are    included.      In    some 
buildings,    separately  metered    water   used 
by   restaurants   was   excluded    from    the 
totals.      This   was    also    true   of  retail 
establishments,    which   were   usually 
located   on   the  ground    floor.      On    the 
other   hand,    water    use   by   small 
cafeterias,    beauty   shops,    and   doctors' 
offices    is   not    separately  metered    and 


consequently  could   not   be    separated    from 
water   use    in    the    remainder   of    the 
buildings . 

Average   water   use    in  gallons    per    square 
foot    was   computed    for   each   of   the    survey 
years.      The    results    are    presented    in 
Table    11,    which    shows    that    water   use    in 
the   downtown   buildings   decreased    consid- 
erably during   the    five   years   covered   by 
the    study.      In   Mission   Valley   the 
decrease   was    smaller   although    statisti- 
cally   significant.      The    growing    emphasis 
on    water   and    energy  conservation    stimu- 
lated  by   the    1976-77  drought   and    the 
constantly    increasing   cost   of   energy  may 
have   been   principally   responsible    for 
the  decrease.      Many  building  owners 
reported    that    they  had    reduced    the   oper- 
ating  time   of  cooling   systems   or  had 
replaced    old    systems   with  more   efficient 
models    to   conserve   both   water   and 
energy. 

As    a  group,    the   office   buildings    in 
Mission   Valley   consumed    larger    amount   of 
water    per   occupied    unit    office    space 
than  did    those  downtown.      Much   of   that 
difference    results    from    the    large 
amounts   of   water   used    for    landscaping   in 
Mission   Valley,   compared    to   downtown. 

Water   use    in   both    study   areas    showed 
distinct    seasonal    variations;    those    in 
Mission   Valley  were    the  more    pronounced. 
In    the   Mission   Valley   area,    the   average 
monthly  use   over   the    five-year    study 
period    peaked    in   September;    the   5-year 
September    average   use   was   81    percent 
higher    than    the   5-year    average    for 
March,    the  month   of    lowest    use.      The 
variation   was    probably  due    to    the    large 
seasonal   need    for    landscape    irrigation 
and    for   cooling.      In   downtown   San  Diego, 
the    average  monthly  high   was    also 
reached   during   September. 
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CHAPTER  IV 
SUMMARIES  OF  THE  DATA 


This    chapter   describes    the    tables   and 
figures,    and   comments   on   certain   high- 
lights  or   aspects   of    the    information 
presented.      The  basic   data   assembled 
from  water    suppliers    is    presented    in 
detail    in   Table    3,    "Water   Production, 
Population   Served    and    Urban   Per   Capita 
Applied   Water."      Many  of   the  other 
tables   present    special    summaries   based 
on   this  data. 

In   general,    per-capita   water   use   has 
tended    to    increase   over   time,    although 
annual    variations   have   been   common, 
primarily  because   of  variations    in 
weather.      Usually,    years   with   extra    long 
rainy   seasons   will    show  reduced    annual 
per-capita   use    rates,    while   those   with 
short    rainy   seasons    will    exhibit   high 
rates.      An    exception    to    this   general 
rule   occurred    in  many   California   areas 
during    the    1976-77  drought.      As    the   data 
presented    in    this    report    indicate,    water 
conservation    promoted    by  water    suppliers 
and    practiced   by   individual    water   users 
resulted    in    lower    than    average    per- 
capita  values.      However,    following   1978 
(a  very  wet    year,    which   was   probably 


responsible    for   continued    relatively   low 
per-capita    use)    water   use    rates   have 
trended    upward,    and    some   communities 
that   had    shown    significant   decreases 
during   the  drought   appeared    to  have 
reached    predrought    levels   by    1981. 
Additional    years   of  data   are   needed    to 
determine    whether    this   upward    trend   will 
continue . 

Table  1,  "Population  Distribution  and 

Percentage  of  Population  Sampled,  by 

Hydrologic  Study  Area,  1970  and  1980" 

Table    1    shows    total    population   of  each 
HSA,    the    percentage   of    statewide 
population    in   each  HSA,    and    the 
percentage   of    the  HSA   population    served 
by   the   water    suppliers    whose  delivery 
data    is    included    in  Table   3.      In   most 
HSAs,    the    sampling   rate  has  been 
increased    since    1970;    on   a    statewide 
basis,    it    is   now  62   percent. 

The  highest  sampling  rate — 89  percent — 
is  still  found  in  the  San  Francisco  Bay 
HSA;    in    the   South   Coastal    Region    the 


Table  1.    Population  Distribution  and  Percentage  of 
Population  Sampled,  by  Hydrologic  Study 
Area,  1970  and  1980 


Total  Popu 

lotion  I7 

Pe 

cent 

of 

Perce 

it  of 

Hydrologic  Study   Area 

(1000 

s) 

State 

Popu 

at.  on 

Population 

Sompled 

1970 

1980 

1970 

1 

1980 

1970 

1980 

North  Coast 

174.8 

458.9 

0.9 

1.9 

42 

47 

San   Francisco   Bay 

4,537.5 

4,789.8 

22.7 

20.15 

87 

89 

Central   Coast 

791.9 

1,005.3 

4.0 

4.2 

42 

57 

South  Coastal   Region 
Santa  Ana,   San   Dieg 

(Los   Angeles, 
o  HSAs) 

11,027.8 

12,968.2 

55.1 

54.55 

50 

59 

Sac  ramento 

1,227.1 

1,674.4 

5.9 

7.0 

33 

49 

San  Joaquin 

728.9 

1,014.2 

2.1 

4.3 

27 

42 

Tulare  Lake 

946.8 

1,178.3 

4.7 

5.0 

44 

52 

North   Lahonton 

42.0 

60.8 

0.2 

0.3 

64 

- 

South   Lahonton 

235.4 

303.4 

1.2 

1.3 

28 

21 

Colorado   River 

225.6 

320.0 

1.1 

1.3 

34 

34 

TOTAL 

20,009.0 

23,773.3 

100 

100 

55.4 

62.5 

1/   Resident  Population  Only 

3—77656 


23 


rate    is      59    percent,    followed   by   the 
Central    Coastal   HSA  at    57   percent.      Only 
limited  data   were   obtained    from   water 
suppliers    in    the   North  Lahontan    and 
South   Lahontan  HSAs. 

Table  2,  "Population  Distribution 

and  Percentage  of  Population 

Sampled,  by  County,  1980" 

Table    2   presents    the    same   kind   of 
information    as  Table    1,    but    for    1980 
only.      Figure  4   shows    that    there    is  more 
intensive    sampling    in    the   areas   with    the 
largest    population   concentrations. 

Table  3,  "Water  Production, 

Population  Served,  and  Urban 

Per-Capita  Applied  Water" 

(See  page   36) 

Table    3   reports    annual   data    for    1970 
through    1980   collected    from   181  water 
suppliers.      This   table    provides    the 
basis    for   examining   changes    in   rates   of 
use   during   the   past   decade;    the   wide 
range    in   rates   of   use    among   water 
agencies,    which    is   due    to  many    factors 
but    principally   reflects    the   different 
climatic   conditions   around    the    State; 
the    seasonal    variations    in   per-capita 
use   rates,    which   reflect    Californis's 
Mediterranean   climate   of   cool    winters 
and   hot,    dry   summers;    and    the   annual 
variance   due    primarily   to   variations    in 
temperature   and    precipitation    from  one 
year    to    the   next. 

Table  4,  "Annual  Per-Capita  Use  of 
Water  Provided  by  Selected 
Water  Suppliers,  1950-1980" 

(See  page  218) 

This  table  presents  1950  through  1980 
annual  per-capita  water-use  data 
supplied  by  a  selected  group  of 
California  cities  and  other  water 
systems.   Such  records  were  presented 
for  the  period  1940  through  1970  in  the 
preceding  issue  of  this  bulletin  series 
(Bulletin  166-2,  1975).   Most  of  the 
cities  show  a  continuous  annual  increase 


in  per-capita  use  up  to  1976-  77,  a 
sharp  drop  during  those  two  drought 
years,  followed  by  an  upturn. 
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2.     Population   Distribution  and   Percentage  of 
Population  Sampled,   by   County,    1980 


\ 

Population 

County 

(1000's) 

Percent  Sampled 

Alameda 

1,105,400 

97 

Alpine 

1,100 

- 

Amador 

19,600 

- 

Butte 

145,500 

54 

Calaveras 

21,000 

- 

Colusa 

12,700 

37 

Contra   Costa 

660,900 

90 

Del   Norte 

18,400 

46 

El    Dorado 

87,700 

NA 

Fresno 

517,200 

61 

Glenn 

21,500 

33 

Humboldt 

108,000 

60 

Imperial 

92,900 

26 

Inyo 

17,900 

19 

Kern 

405,600 

50 

Kings 

73,700 

38 

Lake 

36,900 

10 

Lassen 

21,800 

30 

Los   Angeles 

7,497,200 

62 

Madera 

63,900 

34 

Marin 

222,900 

98 

Mariposa 

11,400 

- 

Mendocino 

67,200 

18 

Merced 

135,200 

42 

Modoc 

8,600 

36 

Mono 

8,600 

- 

Monterey 

291,000 

62 

Napa 

99,100 

66 

Nevada 

52,700 

- 

Orange 

1,941,100 

51 

Placer 

118,400 

21 

Plumas 

17,600 

11 

Riverside 

671,800 

51 

Sacramento 

788,300 

62 

San   Benito 

25,100 

46 

San    Bernardino 

903,700 

37 

San  Diego 

1,869,100 

69 

San  Francisco 

678,000 

100 

San  Joaquin 

349,600 

42 

San    Luis   Obispo 

156,500 

46 

San  Mateo 

588,900 

79 

Santa  Barbara 

299,500 

75 

Santa  Clara 

1,300,000 

88 

Santa   Cruz 

189,000 

50 

Shasta 

116,600 

45 

Sierra 

3,100 

- 

Siskiyou 

40,000 

26 

Solano 

238,300 

50 

Sonoma 

301,600 

56 

Stanislaus 

267,000 

34 

Sutter 

52,300 

- 

Tehama 

39,400 

37 

Trinity 

11,900 

- 

Tulare 

247,200 

40 

Tuolumne 

34,300 

10 

Ventura 

535,700 

47 

Yolo 

113,800 

60 

Yuba 

49,900 

20 

Average  Statewide    F 

ercent  Sampled 

63 
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Figure    4 
PERCENT  OF  COUNTY  POPULATION  SERVED  BY  WATER  SUPPLIERS  PROVIDING  WATER  USE  DATA 
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Table  5,  "Monthly  and  Annual  Weighted 
Average  Per-Capita  Use  of  Water 
Provided  by  Sampled  Water  Suppliers, 
by  Hydrologic  Study  Area" 

(See  page  220) 

These  values  are  weighted  averages  of 
the  individual  water  supplier  data 
presented  in  Table  3.   These  patterns  of 
monthly  distribution  of  water  use  can  be 
used  as  an  approximation  of  monthly 
distribution  of  the  annual  county  data 
shown  in  Table  6. 

Summer  use  rates  in  the  South  Coastal 
and  San  Francisco  Bay  HSAs  are  approxi- 
mately twice  as  high  as  winter  use 
rates;  in  the  Central  Valley  and  the 
South  Lahontan  HSA,  summer  rates  are 
some  three  times  as  high  as  winter  use 
rates,  principally  because  of  the  summer 
heat  and  the  large  quantities  of  water 
use  for  landscape  irrigation.   On  the 


other  hand,  in  the  Colorado  River  HSA, 
winter  rates  are  quite  high  due  to  the 
large  number  of  winter  tourists  and  the 
many  golf  courses  in  the  Palm  Springs 
area. 

These  monthly  variations  are  shown 
graphically  in  Figure  5.   The  annual 
variation  between  1970  and  1980  for  each 
HSA  is  indicated  by  Figure  6.   After 
years  of  a  general  upward  trend,  overall 
per-capita  water  use  appears  to  have 
trended  toward  a  leveling  off  over  the 
past  decade,  although  interpretation  of 
the  trend  line  is  complicated  by  the 
1976-77  drought.   During  the  drought, 
many  communities  have  experienced 
mandatory  water  rationing  or  voluntary 
reduction  in  water  use. 

In  most  HSA's,  since  1977,  per-capita 
water  use  appears  to  be  returning  to 
about  the  level  of  use  that  prevailed 
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Figure  5.     ANNUAL  WEIGHTED  AVERAGE  PER-CAPITA  USE  OF 

WATER    PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS 

1970-1980 
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Figure  5(cont.)   ANNUAL  WEIGHTED  AVERAGE  PER  CAPITA  USE 
OF  WATER  PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS 

1970-1980 
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Figure  5(cont.)  ANNUAL  WEIGHTED  AVERAGE  PER  CAPITA  USE 
OF  WATER  PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS 

1970-1980 
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Figure  5(cont.)  ANNUAL  WEIGHTED  AVERAGE  PER  CAPITA  USE 
OF  WATER  PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS 

1970-1980 
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Figure  5(cont.)  ANNUAL  WEIGHTED  AVERAGE  PER  CAPITA  USE 
OF  WATER  PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS 
1970-1980 
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Figure  6     MONTHLY  WEIGHTED  AVERAGE  PER  CAPITA  USE  OF  WATER 
PROVIDED  BY  SAMPLED  WATER  SUPPLIERS,  BY  HYDROLOGIC  STUDY  AREA 


just    prior    to    the   drought.      However, 
more    years   of  data  beyond    1976-   77   are 
needed    to   determine    the   direction    of   the 
long-term   trend.      For  more  discussion   of 
likely    future    trends,    see   Bulletin 
160-83,    The  California  Water  Plan — 
Projections  of  Water  Use  and  Water 
Supplies   (to  be  published   later  in  1983) . 
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MONTHS 

Not*.  Average   I  978-ttirough   1980  Data  for  sampled  Water  Supplier 

average  per-capita  water-use  value  for 
each  HSA. 

Table  6,  "Weighted  Average  Per-Capita 

Use  of  Water  Provided  by  Sampled  Water 

Suppliers  and  Manufacturing  Industries' 

Self-Supplied  Water,  by  County" 

(See  page  221) 


Note  that  the  data  in  Table  5  are 
weighted  averages  of  per-capita  water 
use  based  on  the  sampled  water  supplier 
data  only.   They  do  not  include  self- 
supplied  water,  nor  do  they  represent 
average  per-capita  water  use  for  the 
entire  HSA  population.   See  page  7  for 
the  derivation  of  a  more  representative 


The  per-capita  water  use  values  shown  in 
this  table  are  the  weighted  averages  of 
the  sampled  water  suppliers'  data  in 
each  county,  as  presented  in  Table  3, 
and  the  estimated  industry  self-supplied 
water  for  each  county,  expressed  on  a 
per-capita  basis.   The  latter  is  based 
upon  information  presented  in 
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Bulletin  124-3,  Water  Use  by  Manufactur- 
ing Industries  In  California,  1979. 

Note  that  while  the  values  in  Table  6 
for  per-capita  use  of  self-supplied 
water  are  intended  to  account  for  all 
use  of  such  water  in  each  county,  the 
per-capita  value  for  water  provided  by 
water  suppliers  is  based  on  the  sampled 
data  only,  and  may  not  accurately 
represent  average  per-capita  water  use 
of  all  water  provided  by  water  suppliers 
in  each  county.   The  reliability  of 
these  data  as  representative  of  the 
actual  county  average  per-capita  use  is 
a  function  of  the  intensity  of  the 
sampling  rate  in  the  county  (see 
Table  2). 

Table  7,  "Percent  Distribution  of 

Water  Use,  by  Type  of  Use  for 

Sampled  Water  Suppliers" 

(See  page  222) 

Table  7  shows  the  approximate  percentage 
of  agency  supplied  water  that  is 
residential,  commercial,  industrial,  and 
governmental  in  41  cities.   About 
35  percent  of  the  State's  population 
(1980)  resided  within  the  service  areas 
of  those  41  city  water  systems. 

In  some  cases,  the  water  supplier's 
accounting  office  classifies  apartment 
water  deliveries  as  commercial  use, 
whereas  the  Department  considers 
apartment  water  use  as  residential  use. 
Where  this  occurs,  the  amount  of 
apartment  water  use  included  in  the 
commercial  category  must  be  estimated 
and  added  to  the  residential  category 
and  subtracted  from  the  commercial 
category.   Census  of  Housing  data  are 
used  to  help  in  that  process. 

Table  8,  "Approximate  Average  Cost  of 
Water  to  Users,  by  County,  1980" 

(See  page  223) 

The  costs  shown  in  Table  8,  which  do  not 
include  ad  valorem  taxes,  compare  the 
prices  for  an  acre-foot  of  water  from 
various  water  suppliers.   The  figures 


were  derived  from  data  provided  by  the 
Office  of  the  State  Controller  (See 
References  5  and  6),  which  publishes 
the  financial  transactions  of 
incorporated  cities  operating  their  own 
water  systems,  and  from  data  provided  by 
special  districts  that  develop  and 
distribute  water  to  the  public.   Data 
for  commercial  water  service  companies 
were  obtained  from  annual  reports  of 
water  utilities  to  the  PUC  and  through 
the  courtesy  of  the  California  Water 
Service  Company. 

The  values  shown  in  Table  8  were  derived 
by  dividing  total  operating  revenue, 
minus  sales  to  other  water  utilities 
(for  resale)  and  water  used  for  crop 
irrigation,  by  the  total  quantities  of 
water  distributed  to  retail  users  by 
the  water  suppliers. 

Revenue  is  derived  from  residential, 
commercial,  industrial,  and  government 
sales,  fire  protection  services,  meter 
and  service  installations,  ground  water 
replenishment,  and  other  sales  and 
services  performed  in  the  service  area 
of  each  water  supplier.   The  rate 
charged  to  customers  not  only  covers  the 
cost  of  water  delivered  to  them,  but 
also  the  costs  of  unaccountable  losses 
from  leaks  and  unpaid  deliveries,  mainly 
to  local  public  institutions. 

Table  8  shows  that  with  few  exceptions, 
the  retail  price  of  water  has  at  least 
doubled  during  the  past  ten  years;  also, 
that  the  retail  prices  of  water  vary 
noticeably  among  different  water 
suppliers.   This  latter  occurs  for 
various  reasons,  such  as  the  cost  of 
pumping  and  producing  water,  other 
operating  costs,  free  deliveries, 
capital  expenditures,  and  bonded 
indebtedness . 

Table  9,  "Manufacturing  Industries 
Water  Conservation,  1979" 

(See  page  226) 

The  data  in  Table  9  were  obtained 
through  a  survey  conducted  by  the 
Department  and  reported  in  Bulletin 
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124-3,  Water  Use  by  Manufacturing 
Industries  in  California,  1979. 


The  data  show  the  reported  combined 
level  of  industrial  water  conservation 
during  1979  by  each  major  manufacturing 
industry  group,  and  the  estimated  total 
water  conservation  by  each  major  group 
(for  all  entities  responding  to  the 
survey)  expressed  as  a  percentage 
reduction  in  water  intake  compared  to 
the  intake  that  would  have  been  required 
without  conservation. 

Industrial  (manufacturing)  water  use  has 
been  affected  significantly  by  Public 
Law  92-500  (the  Clean  Water  Act),  which 
has  encouraged  manufacturers  to  reduce 
water  intake,  increase  recirculation, 
and  curtail  discharges  of  plant 
effluent. 

Water-intensive  industries  that  have 
begun  water-conservation  programs 
indicate  water  intake  reductions 
ranging  from  13  to  48  percent.   The 
largest  percentage  reductions  were  found 
in  the  Stone,  Clay,  Glass,  and   Concrete 
industrial  group  (SIC  Group  32), 
which  reported  reductions  of  48  percent. 
In  the  major  water-using  industry,  Food 
and  Kindred  Products  (SIC  20),  conserv- 
ing plants  reduced  water  intake 
21  percent,  whereas  the  overall  water 
reductions  for  this  group  averaged 
16  percent.   The  food  industry  also 
reported  the  largest  reduction  in 
quantity  of  intake  water  through 
conservation  practices. 

Based  on  the  preceding  sample  data,  the 
Department  has  estimated  that  total 
statewide  reduction  of  intake  water  by 
all  manufacturing  plants  in  1980  (from 
what  would  have  occurred  without 
conservation)  was  about 
175,000  acre-feet. 


Table  10,  "Sampling  of  Multiple-Unit 
Residential  Water  Use" 

(See  page  22?  J 

Table  10  presents  water-use  data  from 
nearly  40,000  apartment  dwelling  units. 
The  Department  studies  were  concentrated 
principally  in  the  Los  Angeles  and 
San  Francisco  Bay  metropolitan  areas, 
beginning  in  1978,  although  some 
information  was  obtained 
from  earlier  studies  in  the  San  Joaquin 
Valley.   Also  presented  are  data 
provided  by  the  California  Water  Service 
Company  for  all  multiple-unit 
residential  structures  in  10  of  the 
cities  it  serves. 

Daily  water  use  ranged  from  100  to  335 
gallons  per  dwelling  unit,  but  the 
average  was  about  170  gallons.   Although 
the  survey  was  based  on  total  dwelling 
units  rather  than  on  occupied  units 
only,  the  data  covered  a  period  when 
vacancy  rates  were  very  low. 


Table  11,  "Sampling  of  Water  Use 
In  Office  Buildings" 

(See  page  228) 


Office  water  use  was  examined  in 
1979-1980  Department  study  of  selected 
San  Diego  area  office  buildings,  based 
on  data  from  1974-1978.   The  results  are 
shown  in  Table  11,  in  which  average 
monthly  water  use  is  related  to  square 
feet  of  occupied  office  space  and 
expressed  as  a  percentage  of  annual 
total  use.   The  monthly  variation  is 
shown  graphically  in  Figure  7. 

The  two  study  areas  selected  in  San 
Diego  (downtown  and  Mission  Valley) 
showed  an  average  use  of  3.11  and  4.21 
gallons,  respectively,  per  square  foot 
of  occupied  space. 
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Figure  7.  MONTHLY  VARIATIONS  IN   APPLIED  WATER  FOR 
SAMPLED  SAN  DIEGO  AREA  OFFICE  BUILDINGS 
1974  -   1978     AVERAGE 
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Table  12,  "Recreation  Water  Use  at 

Selected  State  Park  Overnight 

Campground  Facilities" 

(See  page  228) 

One   type   of  governmental    water   use    is 
shown    in  Table    12,    which    shows    water    use 
rates    at    three   overnight    public   camp- 


grounds   in  Northern   California.      The 
table   also   shows    the  duration  of   the 
measurement    period    each   year   over    the 
course   of   the    study  and    the   number   of 
visitor   days,    from  which   per-capita 
values   were  calculated.      The   composite 
average    unit   value    is    29   gallons    per- 
capita  daily. 
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TABLES  3  THROUGH  12  FOLLOW: 


Table  3,  see  page  36 

Table  4,  see  page  218 

Table  5,  see  page  220 

Table  6,  see  page  221 

Table  7,  see  page  222 

Table  8,  see  page  223 

Table  9,  see  page  226 

Table  10,  see  page  227 

Table  11,  see  page  228 

Table  12,  see  page  228 
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TABLE   3 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


FREMONT,  NEWARK,  UNION  CITY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

1980 

SYSTEM  SERVES:  District 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA  SAM   FRANCISCO   BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


ALAMEDA  COUNTY  WATER  DISTRICT 


ALL   ACCOUNTS  IN  BJtt 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE  . 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    

OTHER  ^^^^^^________ 


m 

.D 
.D 


COUNTY  WATER  DISTRICT 


OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Citizens  Utilities  Company  of  California 
serves  part  of  Union  City 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

3U,5>*0 

U58 

1.31 

1*79 

5U7 

72>i 

850 

905 

862 

8U9 

676 

535 

1.38 

7,751. 

1972 

36,875 

U57 

1>U8 

672 

T03 

9>»3 

920 

1,03k 

1,015 

81.5 

597 

5I.2 

523 

8,699 

1973 

38,030 

5U1 

U89 

5fc9 

728 

1,022 

1,076 

1,082 

905 

81.6 

651 

520 

1*96 

8,905 

1974 

38,830 

517 

»63 

5U8 

588 

922 

1,012 

1,027 

l.OUl 

900 

790 

538 

519 

8,865 

197S 

'•O, 335 

526 

U82 

537 

573 

952 

1,01.5 

l,05l» 

1,006 

888 

675 

5UU 

597 

8,879 

1976 

"•2,165 

618 

591 

680 

771 

1,118 

1.1M 

1,159 

970 

91.1. 

785 

657 

690 

10,127 

1977 

UT.270 

616 

50l» 

529 

602 

560 

700 

8U3 

793 

697 

676 

536 

1.91.  ■ 

7,550 

1979 

L9,300 

U82 

U6l 

561 

5U8 

892 

1,01.2 

1,082 

1,106 

926 

81.0 

"  6U8 

583 

9,171 

1979 

51.307 

563 

516 

611 

659 

971 

1,190 

1,198 

l.lUl 

1,077 

823 

600 

620 

9.969 

1980 

53,560 

587 

566 

61.8 

771 

988 

1,163 

1,197 

1,216 

1,050 

952 

777 

67U 

10,589 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

•to»J^ 

1970 

1971 

U.00 

138,160 

107 

111 

112 

132 

169 

205 

211 

201 

205 

158 

129 

102 

151. 

.172 

1972 

3.98 

11.6,762 

103 

105 

11.8 

160 

207 

209 

227 

223 

192 

131 

123 

115 

162 

.181 

1973 

3.96 

130,599 

116 

116 

118 

161 

219 

238 

232 

19". 

187 

139 

115 

106 

162 

.181 

1974 

3.93 

152,602      - 

109 

108 

116 

128 

195 

221 

217 

220 

197 

167 

118 

110 

159 

.178 

197S 

3.91 

157,710 

108 

109 

110 

121 

195 

221 

216 

206 

188 

138 

115 

122 

13* 

.172 

1976 

3.89 

16I..022 

122 

121. 

13*» 

157 

220 

232 

228 

191 

192 

15U 

13* 

136 

169 

.189 

1977 

3.87 

182,935 

109 

98 

93 

110 

99 

128 

1U9 

ibo 

127 

119 

98 

87 

113 

.127 

1978 

3.8U 

189,312 

82 

87 

96 

96 

152 

183 

181. 

188 

163 

H.3 

111. 

99 

133 

.1U9 

1979 

3.82 

,  195,993 

93 

91. 

101 

112 

160 

202 

197 

188 

183 

135 

102 

102 

139 

.156 

1980 

3.80 

203,1.77 

93 

96 

103 

126 

157 

191 

190 

193 

172 

151 

127 

107' 

1U2 

.159 

AVERAGE 

W7I-1MO 

3.82 

196,261 

89 

92 

100 

111 

156 

192 

190 

190 

173 

J>3 

11U 

103 

138 

.155 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      «lpc«     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    Uon.,nu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typa  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,o™      93.058 

9*.167 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

Jttk  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE El 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  _^_^^_^^^^^^_^^^^^^^^^__^ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 

East  Bay  M.U.D. 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

22,169 

21,9>*1 

297 

318 

282 

360 

386 

502 

556 

618 

75U 

U55 

UoU 

3«3 

5,275 

1872 

22,396 

22,160 

30U 

316 

370 

375 

Il99 

5C1 

591. 

675 

720 

1412 

333 

305 

5,1*61. 

1973 

22,708 

22,1*70 

291 

299 

312 

333 

I495 

576 

63k 

690 

6lit 

U96 

362 

307 

5.1*11* 

1*74 

23.0U7 

22,807 

295 

337 

285 

3*5 

l»l»9 

568 

56L 

687 

678 

505 

377 

311 

5,!*01 

197S 

23,293 

23,050 

31* 

300 

29  li 

311 

1*1.1 

626 

5*1 

717 

TO* 

572 

379 

3U1 

5,51*8 

1976 

23,1*86 

23,239 

3U8 

376 

357 

1*33 

516 

582 

656 

638 

670 

UU9 

1*09 

361 

5,795 

1977 

23,571 

23,329 

323 

291 

250 

281 

297 

3UU 

352 

U  01 

1*59 

332 

292 

269     . 

3,891 

1978 

23,735 

23,lt88 

263 

250 

281 

275 

3U6 

*6* 

1.99 

5M 

U55 

U21 

390 

298 

U.U83 

1979 

2*.,  512 

2it,257 

300 

317 

287 

322 

*35 

592 

5>»0 

596 

566 

I496 

321 

301* 

5,078 

1980 

25,069 

24,801 

321 

311 

296 

U05 

1.16 

U96 

555 

536 

I496 

502 

391 

308 

5,033 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9pcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

alpo^-'' 

1970 

1871 

3.95 

87,568 

109 

130 

10lt 

137 

11*2 

191 

205 

228 

287 

168 

15* 

126 

165 

.185 

1972 

3.90 

87,31*1* 

112 

125 

137 

11*3 

18U 

21* 

219 

2U9 

275 

152 

127 

113 

171 

.192 

1973 

3.86 

87,653 

107 

122 

115 

129 

182 

219 

233 

251. 

233 

183 

138 

113 

169 

.189 

1974 

3.82 

88,01*0 

108 

137 

108 

131 

165 

215 

207 

252 

252 

185 

11.3 

11* 

168 

.188 

197S 

3.77 

87,815 

115 

125 

108 

118 

162 

238 

199 

263 

267 

210 

11*1* 

125 

173 

.19** 

1978 

3.73 

87,603 

128 

1U8 

131 

165 

190 

221 

21.2 

235 

255 

165 

156 

133 

181 

.203 

1977 

3.69 

86,977 

120 

119 

93 

108 

110 

132 

131 

1*9 

176 

123 

112 

100 

123 

.138 

1978 

3.6U 

86,395 

98 

103 

105 

106 

129 

179 

186 

202 

176 

157 

150 

111 

1*3 

.159 

1979 

3.60 

,  88,21*3 

110 

128 

105 

122 

159 

221. 

197 

218 

2lU 

182 

121 

111 

158 

.177 

1980 

3.55 

88,995 

116 

121 

107 

152 

151 

186 

201 

19". 

186 

182 

11.6 

112      • 

155 

.17* 

AVERAGE 

itrt-nM 

3.60 

87,878 

108 

117 

106 

127 

1*6 

196 

195 

205 

192 

171* 

139 

111 

152 

.170 

1/       9PC«      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    Ccont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO   BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  „^^^_ 


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970_ILiI£2 

.°™    a*&2 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY Q 

•ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     tD 

OTHER and  outside 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

City  of  Livermore 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1870 

1971 

10,222 

86.9 

95.9 

115.8 

lltO.T 

186.3 

2lt9.3 

285.0 

273.1 

235.9 

lGo.l 

123.8 

97.0 

2,069.8 

1972 

10,976 

10U.1 

102.6 

163.1 

183.9 

250.2 

27I1.6 

306.2 

282.lt 

212.  It 

132.5 

105.6 

106.9 

2,22lt.5 

1973 

11,6014 

100.8 

93.0 

lOlt.7 

109.0 

266.8 

303.6 

320.7 

297.0 

233.8 

1I48.7 

99.9 

98.lt 

2, 256. U 

1974 

11,981* 

99. T 

100.6 

117.0 

11.3.6 

261.6 

296.9 

31  It.  3 

310.9 

260.8 

195.7 

111.5 

106.9 

2,319.5 

1975 

12,196 

107.7 

9U.0 

103.6 

12U.2 

27"t.8 

309.8 

319.3 

307.2 

268.9 

169.0 

12ll.lt 

12U.9 

2,327.8 

1976 

12,362 

ll»8.9 

130.5 

169.0 

207.7 

303.6 

326.0 

3lt9.lt 

266.lt 

256.9 

188.9 

1U5.I1 

151.lt 

2,61tlt.l 

1977 

12,526 

119.7 

102.7 

111.5 

171.1 

15li.9 

2lt0.8 

272.5 

2L9.8 

19lt.8 

139.8 

100.8 

97.2  i 

1,955.6 

1978 

12,581 

80.6 

81.5 

97.6 

109.5 

2U9.2 

29lt.lt 

316.9 

302.9 

236.6 

212.3 

12U.2 

lilt.  9 

2,220.6 

1979 

12,609 

109.0 

105.  It 

122.5 

15*1.9 

251.5 

320.8 

335.9 

311.1 

286.3 

180.9 

116.5 

125.8 

2,U20.6 

1980 

12,665 

110.6 

110.6 

135.7 

l65.it 

229.8 

269.2 

286.2 

285.8 

231.lt 

194.5 

llt3.lt 

111.0 

2,273.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-'' 

w 

1970 

1971 

3.61 

36,901 

76 

93 

101 

127 

163 

225 

2lt9 

239 

213 

15T 

112 

85 

15* 

.172 

1972 

3.60 

39,511* 

85 

90 

133 

155 

201* 

232 

250 

231 

179 

100 

89 

87 

13* 

.172 

1973 

3.59 

1*1,658 

78 

80 

81 

151 

207 

2U3 

21*8 

230 

187 

115 

80 

T6 

1U8 

.166 

1974 

3.59 

1*3,023 

75 

8*. 

88 

111 

196 

230 

236 

233 

202 

11*7 

86 

80 

ll*8 

.166 

1975 

3.54 

**3,17** 

80 

78 

77 

96 

205 

239 

239 

230 

200 

126 

96 

93 

1U8 

.166 

1976 

3.50 

1*3,267 

111 

10lt 

126 

160 

226 

251 

260 

199 

190 

1*1 

112 

113 

167 

.187 

1977 

3.U6 

>t3,3lt0 

89 

85 

83 

132 

115 

185 

203 

186 

150 

10lt 

78 

72 

12U 

.139 

1978 

3."tl 

1*2,901 

61 

60 

73 

85 

187 

229 

238 

220 

181* 

160 

97 

86 

1U2 

.159 

1979 

3.37 

1*2,  L92 

83 

89 

93 

122 

191 

252 

255 

236 

225 

137 

91 

96 

156 

.175 

1980 

3.33 

*t2, 17>t 

85 

90 

10lt 

131 

176 

213 

219 

219 

183 

11*9 

113 

85 

llt7 

.165 

AVERAGE 

W7I-MM 

3.37 

It2,522 

76 

82 

90 

113 

185 

231 

237 

228 

197 

11*9 

100 

89 

11*8 

.166 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      alpcl     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (confined) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PLEASANTON 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER       PLEASANTON 

Typ.  MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

itro_iL3|2 

...»       3?-l6° 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE 13 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  S* 

is) 

ANNUAL 

SYSTEM 

city!/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1070 

1971 

7,166 

63.1 

67.2 

76.lt 

89.lt 

136.8 

169.  It 

211.7 

206.2 

185.5 

153.1 

10>t.l 

79.9 

X.5^2.8 

1972 

7,506 

8U.3 

82.6 

120.lt 

131.7 

187.6 

222.  It 

2U0.6 

223.7 

171.7 

107.7 

85.6 

85.3 

1, Tfc3.fi 

1973 

8,19* 

87.9 

78.2 

91.5 

1U9.O 

215.6 

A3.5 

260.9 

2UU.2 

19U.2 

135.5 

96.6 

91.lt 

1,888.5 

1974 

8,218 

97.3 

91.3 

10U.5 

119.7 

225.9 

2U5.6 

271.9 

269.0 

236.lt 

182.5 

108.2 

105-0 

2,057.3 

1975 

8.8L2 

8,622 

110.9 

96.lt 

107.3 

121.6 

230.6 

266.1 

281.6 

265.5 

223.7 

llt7.3 

113.3 

122.0 

2,086.3 

1976 

9,17k 

129.1 

103.2 

136.0 

167.6 

270.6 

287.2 

312.5 

231.9 

2ll3.2 

170.3 

135.6 

129.9 

2,317.1 

1977 

9,32k 

9,086 

100.8 

92.2 

102.9 

160.2 

1U6.6 

222.2 

250.9 

239.3 

190.2 

173.0 

106.5 

95.9    • 

1,880.7 

1978 

9,652 

9,407 

91.5 

82.9 

97.3 

97.8 

218.2 

256.2 

282.9 

283.5 

229.1 

191.8 

123.1 

109.2 

2,063.5 

1979 

10,017 

9,775 

106.7 

93.7 

107.7 

126.lt 

221.8 

291.8 

302.lt 

275.8 

251.lt 

161.0 

106.5 

112.9 

2,158.1 

1980 

10,019 

9.76U 

108.  It 

103.6 

122.6 

158.8 

208.1 

262.1 

289.3. 

288.1 

239.3 

20U.0 

15U.3 

116.8 

2.255.1. 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (9PCd)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm? 

1970 

1971 

3.56 

25,511 

80 

9U 

97 

117 

173 

221 

268 

261 

2lt2 

19ll 

136 

101 

166 

.186 

1972 

3.59 

26,9>t7 

101 

106 

1M 

163 

225 

275 

288 

268 

212 

129 

106 

102 

177 

.198 

1973 

3.62 

29 ,662 

96 

9lt 

100 

167 

23U 

27I1 

281t 

266 

218 

UtT 

109 

99 

17>t 

.195 

1974 

3.65 

29,996 

105 

109 

112 

133 

2lt3 

273 

292 

289 

263 

196 

120 

113 

188 

.211 

1975 

3.67 

32,lt50 

110 

106 

107 

125 

229 

273 

280 

261t 

230 

lU6 

116 

121 

176 

.197 

1976 

3.66 

33,577 

12  It 

106 

131 

166 

260 

285 

300 

223 

2ltl 

I6I1 

135 

125 

189 

.212 

1977 

3.65 

3lt,033 

96 

97 

98 

157 

139 

218 

238 

227 

186 

l6lt 

10>t 

91 

151 

.169 

1978 

3.63 

35 ,037 

81t 

85 

90 

93 

201 

2ltlt 

260 

261 

218 

177 

117 

101 

161 

.180 

1979 

3.62 

36 ,262 

95 

•  92     . 

96 

116 

197 

268 

269 

2U5 

231 

1U3 

98 

100 

163 

.183 

1980 

3.61 

36 ,169 

97 

99 

109 

II16 

186 

2L2 

258 

257 

221 

182 

iks 

10U 

171 

.192 

AVERAGE 

»7I-1»« 

3.62 

35 ,823 

92 

92 

98 

118 

195 

251 

262 

25  It 

223 

167 

119 

102 

165 

.185 

y       jpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
J/      alpca     -   ACRE  -FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/    Outside  connections  not  available  for  1971,  197^,  and  1976. 
4—77656 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  RAMON  VILLAGE,  DUBLIN,   AKD  OTHER  UNINCORPORATED  PLACES 


SAN  FRANCISCO  BAY 
HYDROLOGIC    STUDY  AREA  

DUBLIN     SAN  RAMON  SERVICES  DISTRICT   (formerly  Valley 
WATER  SUPPLIER     Community  Services  District) 

Two.         COMMUNITY  SERVICES   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 
'"" 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  H  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-f  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

other  Unincorporated 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

3,600 

1.1.5 

lt0.3 

50.2 

53.6 

73.8 

95.7 

85.0 

80.1 

68.0 

51.1 

1.1.1 

35.lt 

715.8 

1972 

3,6ltO 

37.6 

1.5.5 

6l.  k 

59.0 

90.6 

95.6 

10l».3 

97.9 

7U.3 

1.6.0 

ltO.5 

38.6 

791.3 

1973 

3,700 

39.3 

35.5 

1.0.0 

56.2 

90.3 

101.9 

111.2 

lOU.O 

83.lt 

57.7 

U6.5 

lilt. 9 

810.9 

1974 

3,820 

39.  U 

36.7 

1*3.1* 

U9.lt 

86.3 

102.0 

111.3 

105.8 

91.1 

72.1 

U2.7 

38.3 

818.5 

1975 

3,855 

1*0.2 

1.0.9 

1.2.5 

1.3.5 

90.8 

109.  U 

109.0 

111.9 

92.3 

72.6 

55.0 

1*6.3 

85U.lt 

1976 

3,890 

1.9.6 

U2.8 

53.3 

62.8 

100.7 

110.8 

111*. 6 

9!>.l 

86.3 

67.5 

U8.8 

1.7.6 

878.9 

1977 

3,935 

U0.6 

3U.0 

37.0 

1*9.6 

1*9.3 

72.9 

82.7 

79.8 

63.7 

60.8 

UO.U 

35. U 

6U6.2 

1978 

3,978 

U2.5 

3l».  0 

37.0 

1*9.5 

1.9.3 

72.9 

82.7 

81.2 

63.7 

60.8 

lt0.5 

35.1* 

61*9.5 

1979 

It  ,013 

35.6 

32.1 

1.0.7 

1*1*. 5 

73.6 

98.1 

10H.2 

9M 

89.1. 

60.2 

37.3 

38.0 

7>*8.0 

1980 

U.050 

35.8 

36.7 

1.2.1. 

52.0 

68.1 

88.8 

76.0 

99.3 

82.9 

77.2 

52.3 

39.8 

751.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 
gpcd- 

.w 

1970 

1971 

3.59 

12,921* 

10l* 

111 

125 

138 

18U 

21*7 

212 

200 

175 

128 

106 

88 

152 

.170 

1972 

3.56 

12,958 

9"t 

121 

153 

152 

226 

21*6 

260 

2UU 

191 

115 

10U 

96 

167 

.187 

1973 

3.53 

13,061 

97 

97 

99 

11*3 

223 

260 

275 

257 

213 

11*3 

119 

111 

1T0 

.190 

1974 

3.51 

13,lt08 

95 

98 

101* 

123 

208 

251* 

268 

255 

226 

173 

106 

92 

167 

.187 

1975 

3.1*8 

13,ltl5 

97 

109 

102 

108 

218 

272 

262 

269 

229 

175 

137 

111 

17l* 

.195 

1976 

3.>*5 

13,1*21 

119 

110 

128 

156 

21.2 

275 

275 

226 

2lU 

162 

121 

lilt 

179 

.200 

1977 

3.1*2 

13,1*58 

97 

90 

89 

123 

118 

181 

198 

191 

158 

11*6 

100 

85 

132 

.11.8 

1978 

3.39 

13,1*85 

102 

90 

89 

122 

118 

180 

198 

191. 

157 

11*5 

100 

85 

132 

.11*8 

1979 

3.36 

13.U8U 

85 

85 

97 

110 

176 

21*3 

2U9 

226 

221 

lUU 

92 

91 

152 

.170 

1980 

3.33 

13,500 

86 

91* 

101 

128 

163 

219 

182 

237 

205 

18U 

129 

95      • 

152 

.170 

AVERAGE 

W71-19M 

3.36 

13,1*90 

91 

90 

96 

120 

152 

2lU 

210 

219 

19  It 

158 

107 

90 

11.5 

.162 

J/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       Upci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION 


HO 


T  A  I  L  E   3  (c.«iim»«) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


ATAMFT)A.    CONTRA  COSTA 


WESTERN  PORTION  OF  ALAMEDA  !•  COHTRA  COSTA  COUNTIES 


HYDROLOOIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  __^_ 


EAST  BAY  MUNICIPAL  UTILITY  DISTRICT 


MUNICIPAL  UTILITY  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 
""" 
""■" 
SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER       Bmal    £<*<«" 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1071 

295,971 

k,9kl 

It. 685 

5,1*68 

5,786 

6,783 

7,761 

8,396 

8.1*21* 

7,920 

6,71*1 

5,582 

5,100 

77,587 

1972 

297,852 

5.121* 

U.731 

5,902 

6,llt6 

7,727 

8,001 

8,77l* 

8,657 

7,098 

5,61*9 

5,019 

5,236 

78,061* 

1973 

299,225 

5,062 

It, 552 

5,193 

6,UUU 

7,921* 

8,561 

8.76U 

8.U91 

T,l"»l 

6,086 

5,227 

5,095 

78,5l»0 

1874 

300,  I^ 

5,188 

It,  687 

5,126 

5.1il5 

7,"*38 

8,021 

8,155 

8,1*46 

7,581* 

6,750 

5,118 

5,059 

76,987 

1975 

SO*9U 

5,126 

U.U66 

it, 908 

5.1U8 

7.588 

7,951 

8,258 

8, It  27 

7,592 

5,991* 

5,165 

5,363 

75,986 

1976 

30U,1«T9 

5,626 

5.021 

5,826 

6,230 

8,301 

8,615 

8,692 

7,668 

7,313 

6,1.89 

5,718 

5,725 

81,221* 

1977 

310,960 

5,160 

3,930 

3,96l 

3,963 

3,81*7 

It,  260 

"•,565 

it,  620 

1*,102 

3,995 

3,1*81* 

3,1*15' 

1*9,302 

1978 

312,911* 

3,526 

3,378 

3,902 

3,737 

5,569 

6,115 

6,593 

6.6U2 

5,729 

5,1*20 

1*,301 

I*.  Hit 

59,056 

1979 

317,685 

It.oUO 

3,822 

It  ,198 

lt,l»99 

5,871* 

6,891* 

7,127 

7.170 

6,859 

5,301 

"*,  363 

">,552 

61*.  699 

1980 

322,236 

k.SJJ 

It,  260 

It,  862 

5,192 

6,117 

6,886 

7,309 

7,319 

6.1.1*3 

6,078 

5,125 

1*, 701 

68,805 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

m*Jt 

1970 

3/ 

1971 

3.61 

1,069.0 

11*9 

152 

165 

180 

205 

21.2 

253 

25". 

2lt7 

203 

IT* 

15k 

199 

.223 

1972 

3.59 

1,070.0 

151. 

152 

178 

191 

233 

21*9 

265 

261 

221 

170 

156 

158 

199 

.223 

1973 

3.53 

1,070.0 

153 

152 

157 

201 

239 

267 

26U 

256 

222 

183 

163 

15*. 

201 

.225 

1974 

3.51* 

1,061.0 

158 

158 

156 

170 

226 

252 

21.8 

257 

238 

205 

161 

15** 

199 

.223 

1975 

3.U8 

1,052.0 

157 

152 

150 

163 

233 

252 

253 

258 

2U1 

l8!t 

16U 

161* 

198 

.222 

1976 

3.1*5 

1,050.0 

173 

165 

179 

198 

255 

273 

267 

236 

232 

199 

182 

176 

211 

.236 

1977 

3.38 

1,050.0 

159 

13k 

122 

126 

118 

135 

11*0 

1U2 

130 

123 

ill 

105 

129 

.ii.li 

1978 

3.33 

1,01*1.6 

109 

116 

121 

120 

172 

196 

20l* 

206 

183 

168 

138 

128 

155 

.IT* 

1979 

3.29 

1  .Oltlt.O 

125 

131 

130 

lM 

181 

220 

220 

222 

219 

16* 

139 

Hi 

170 

.190 

19*90 

3.21* 

1,0**3.0 

11*0 

1*1 

150 

166 

189 

220 

226 

226 

206 

188 

161* 

1I.5. 

180 

.202 

AVERAGE 

3.29 

1,01*2.9 

125 

129 

13k 

1U3 

181 

212 

217 

218 

203 

173 

11*7 

138 

168 

.188 

%         V      V*     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      •Igca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
(  3_/    In  thousands 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 


11 


TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATEE  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

i»™        19.580 

IBM        26'60i 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY LJ 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY  ♦  OUTSIDE Li] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (SJ  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

10,382 

153 

11.3 

231* 

398 

617 

61.1 

881 

793 

572 

332 

165 

156 

5,085 

1971 

10,61*6 

155 

171 

226 

333 

1*1** 

658 

903 

851. 

590 

326 

203 

16U 

"t.997 

1972 

10,870 

170 

170 

296 

370 

610 

769 

933 

8UL 

51.0 

279 

177 

197 

5,355 

1973 

11 ,022 

186 

160 

181 

390 

666 

797 

886 

751. 

517 

265 

171* 

168 

5,1*1) 

1974 

11,205 

16U 

163 

187 

255 

577 

T2U 

759 

757 

595 

389 

188 

180 

It, 938 

1975 

ii,3>»o 

181 

170 

196 

271 

632 

76C 

603 

710 

598 

286 

207 

191 

5,005 

1978 

11,502 

203 

202 

301 

370 

661. 

732 

822 

58L 

1.99 

1.12 

25I. 

228 

5,271 

1977 

12,123 

201 

20U 

2U7 

390 

331 

6U5 

722 

665 

U»»7 

333 

220 

188 

"•,593 

1978 

12,1.05 

187 

181 

210 

221 

520 

676 

831 

788 

1*25 

U51  . 

268 

22U 

•.,982 

1979 

12,888 

210 

196 

233 

283 

573 

813 

85I1 

715 

569 

350 

222 

223 

5,2Ul 

1980 

13,329 

206 

206 

266 

378 

533 

587 

832 

770 

561. 

1.17 

297 

23U 

5,290 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

M 

gpcd- 

mm? 

1970 

3.75 

38,933 

127 

131 

19l* 

31*1 

511 

5*t9 

730 

657 

1*90 

275 

lUl 

129 

358 

.1*01 

1971 

3.T* 

39,812 

126 

153 

183 

279 

335 

551 

732 

692 

1.91* 

261* 

170 

133 

31*1* 

.385 

1972 

3.73 

U0,536 

135 

1U5 

236 

30l* 

1*85 

632 

7U2 

672 

Itltl* 

222 

1U6 

157 

361 

.1*01. 

1973 

3.72 

1.0,988 

1U6 

139 

111  2 

317 

521* 

61.8 

697 

593 

1*20 

209 

11*2 

132 

3UU 

.385 

1974 

3.71 

1.1,552 

127 

1U0 

1*5 

205 

1*1.8 

581 

589 

588 

U77 

302 

151 

ll*0 

326 

.365 

1975 

3.70 

hi,  93i< 

139 

1*5 

151 

215 

1.86 

60U 

618 

51.6 

1*75 

220 

165 

1*7 

327 

.366 

1978 

3.8U 

'.'.,277 

1U8 

157 

219 

279 

1.81. 

551 

599 

1*25 

376 

300 

191 

166 

325 

.36*. 

1977 

3.88 

1.6,986 

138 

155 

170 

277 

227 

1*58 

U96 

1*57 

317 

229 

156 

129 

268 

.300 

1978 

3.85 

1*7,791 

126 

135 

1U2 

151* 

351 

U71 

56l 

532 

296 

301* 

187 

151 

286 

.320 

1979 

3.85 

1*9,573 

137 

lUl 

152 

190 

373 

51*7 

556 

U65 

383 

228 

1U9 

IfcJ 

290 

.325 

1980 

3.89 

51,910 

128 

137 

165 

21*3 

331 

377 

517 

1*78 

362 

259 

191 

1U5 

278 

.311 

AVERAGE 

n7»-  mm 

3.86 

1*9,758 

130 

138 

153 

196 

352 

1.65 

5*5 

1.92 

3*17 

261. 

176 

11.7 

285 

.319 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      atpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       E] 
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TABLE   3  ImiHiiiJ 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
T»p« 


MUHICIPAL  WATER  DEPARTMEHT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

t»70 il^li 

3,982 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY ilD 

'ALL  ACCOUNTS  M  CITY  ■»  OUTSIDE O 

PARTLY  M  CITY  ONLY    D 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1870 

1071 

1,502 

1.U88 

17.2 

16.9 

20.1. 

28.0 

3U.2 

53.2 

6h.J 

61.2 

kk.l 

28.5 

20.0 

16.2 

lt0lt.lt 

1972 

1,530 

1,1.88 

17.0 

19.2 

30.5 

35.3 

1.8.6 

58.3 

63.6 

62.7 

38.7 

2*.  3 

16.5 

21.6 

1.36.3 

1973 

1,530 

1,530 

20.0 

17.U 

19.1 

33.7 

514.3 

61.1. 

67.1 

57.5 

39.1 

25.3 

17.2 

16.3 

U28.lt 

1074 

1,539 

1,530 

16.5 

15.1. 

18.8 

25-7 

51.6 

63.8 

61.6 

61.14 

1.9.8 

3U.5 

17.0 

17.0 

1.33.1 

1975 

1,552 

1,550 

17.U 

15.5 

17.6 

21.. 5 

5I..6 

6U.2 

66.1 

58.9 

1.8.0 

25.3 

17.3 

17.6 

U27.0 

1976 

1,583 

1,581 

17.7 

17.7 

25.6 

30.1 

53.6 

63.1 

73.0 

5*.  1 

U3.1. 

3l>. 9 

19-9 

13.1 

UU6.2 

1077 

1,586 

1,581. 

16.7 

16.1 

20.8 

3U.2 

28.5 

53.5 

59.3 

5k.  0 

38.7 

21.7 

19.lt 

15.0 

377.9 

1978 

1,665 

1,663 

15.3 

lU.l 

16.7 

17.9 

39.2 

57.5 

66.8 

65.1 

50.8 
1./ 

Ul.2 

20.lt 

18.6 

1.23.6 

1979 

1,6814 

1.68U 

17.8 

16.0 

19.1 

23.1 

1.8.3 

66.2 

69.O 

61. 1. 

1.8.7 

28.1. 

16.3 

16.5 

1.30.8 

1980 

1,68* 

1,881. 

20.3 

16.2 

21.6 

32.2 

UU.T 

56.5 

56.9 

61.8 

65.8 

28.3 

20.2, 

18.5,, 

1./ 

UU3.O 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„„,!/ 

a****-'' 

1970 

1971 

2.37 

3,560 

156 

170 

185 

262 

310 

U98 

58U 

555 

»13 

258 

187 

1U7 

311 

.3U8 

1972 

2.36 

3,611 

152 

183 

272 

326 

*3* 

538 

568 

560 

357 

217 

152 

193 

330 

.370 

1973 

2.36 

3,611 

179 

172 

171 

311 

U85 

567 

599 

5Ht 

361 

226 

159 

1U6 

325 

.36U 

1974 

2.35 

3,617 

11.7 

152 

168 

237 

1.60 

588 

5U9 

5U8 

U59 

308 

157 

152 

328 

.367 

1975 

2.31. 

3,632 

155 

152 

156 

225 

U85 

589 

587 

523 

UUl 

225 

159 

156 

322 

.361 

1976 

2.30 

3,6Ul 

157 

168 

227 

276 

1.75 

578 

6U7 

U79 

397 

309 

182 

116 

335 

.375 

1977 

2.26 

3,581. 

150 

160 

187 

318 

257 

U98 

53* 

1.86 

360 

195 

180 

135 

289 

.32U 

1978 

2.21 

3,680 

13U 

137 

1U6 

162 

3U1. 

521 

586 

571 

l.6o 

361 

185 

163 

315 

.353 

1979 

2.17 

3,651. 

157 

156 

169 

211 

1.26 

60lt 

609 

5U2 

UUl. 

251 

1U9 

1U6 

323 

.362 

1960 

2.12 

U.000 

16I. 

1U0 

IT* 

268 

360 

UT1 

U59 

U98 

5U8 

228 

168 

U/ 

1U9 
U/ 

303 

.339 

AVERAGE 

2.17 

3,778 

152 

1UU 

163 

211. 

377 

532 

551 

537 

U8U 

280 

167 

153 

31U 

.352 

1/  gpca      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/  •IBM     -    ACHE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3./  Prior  to  1979  there  were  outside  connections 

V  Estimate 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 


43 


TABLE    3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PARADISE  UHIHCORPORATED 


HYOROLOGIC  STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


PARADISE  IRRIGATION  DISTRICT 


IRRIGATION  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

lU.539 

,980__!£i5Ii 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  District 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallon!) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

5,850 

1*3.9 

Ul*.9 

88.6 

128.6 

23'*.'* 

290.0 

368.6 

362.2 

2U7.9 

129.0 

57.0 

51.9 

2,0lt7.0 

1971 

6,139 

39.5 

61.6 

73.9 

105.2 

ll*5.0 

267.2 

36U.3 

1*19.1 

259.2 

91.9 

95.3 

55.8 

1,978.0 

1972 

6.U91 

62.5 

55.0 

99.1 

103.2 

230.8 

289.3 

392.9 

356.6 

20U.2 

93.U 

60.9 

99.7 

2,0U7.6 

1973 

6,771 

Tk.3 

58.lt 

6U.9 

11*9.1 

297.2 

359.2 

UU8.5 

1*07-7 

197.5 

96.5 

73.U 

T2.3 

2,299.0 

1974 

7,039 

1*.  5 

67.5 

73.7 

116.2 

286.1 

35"*.  9 

U17.6 

U05.8 

31*8.1 

l86.lt 

77.lt 

77.2 

2, lt85.lt 

197S 

7,217 

79.7 

68.0 

73.9 

92.7 

270.  U 

1*25.3 

1*26.3 

31*9.3 

3ltlt.8 

112.8 

77.2 

83.2 

2,1*03.6 

1976 

7.U72 

88.0 

89.1* 

113.5 

117.9 

199.2 

225.8 

268.1* 

199.1* 

152.5 

119.  It 

106.9 

61i.lt 

1.7UU.8 

1977 

7,835 

51.9 

1*2.3 

39.3 

1*0.9 

33.9 

77.  "• 

62.7 

66.1 

U3.6 

32.0 

30.2 

27.9. 

51*8.2 

1978 

7,985 

37.3 

27.7 

35.8 

U0.3 

131.0 

225.6 

267.0 

283.6 

130.5 

158.lt" 

77.9 

50.0 

1,1*65.1 

1979 

8,155 

56.3 

U5.9 

53.3 

79.9 

181.9 

306.6 

330.1 

273.3 

191.2 

13lt.lt 

63.1 

65.2 

1,781.2 

1980 

8,372 

61.  h 

59.6 

7>*.9 

107.3 

171.0 

233.7 

339.9 

331.3 

232.1 

H18.3 

87.9 

75.3 

1,922.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    ^ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

»m& 

1970 

2.52 

lU, 750 

96 

109 

19U 

291 

513 

655 

806 

792 

560 

282 

129 

lilt 

380 

.1*26 

1971 

2.5lt 

15,620 

82 

lltl 

153 

22U 

299 

570 

752 

866 

553 

190 

203 

115 

3U7 

.389 

1972 

2.57 

16,660 

121 

lilt 

192 

206 

1*1*7 

579 

761 

690 

1*09 

181 

122 

193 

336 

.376 

1973 

2.59 

17,5ltO 

137 

119 

119 

283 

5*T 

683 

825 

750 

375 

177 

139 

133 

359 

.1*02 

1974 

2.61 

18,U00 

131 

131 

129 

211 

502 

6U3 

732 

711 

631 

327 

1U0 

135 

370 

.ltllt 

1975 

2.6U 

19,030 

135 

128 

125 

162 

U58 

7U5 

723 

592 

60U 

191 

135 

llil 

3U6 

.388 

1978 

2.65 

19,830 

1U3 

155 

185 

198 

32>t 

380 

U37 

32U 

256 

19l* 

180 

105 

2l»0 

.269 

1977 

2.67 

20,900 

80 

72 

61 

65 

52 

123 

97 

102 

70 

1.9 

1*8 

1*3 

72 

.081 

1978 

2.68 

21.U20 

56 

U6 

5U 

63 

197 

351 

1*02 

It  27 

203 

239 

121 

75 

187 

.209 

1979 

2.70 

21,990 

83 

75 

78 

121 

267 

I165 

USIl 

ltOl 

290 

197 

96 

96 

222 

.21*9 

1980 

2.71 

22,700 

87 

91 

106 

158 

2U3 

3li3 

U83 

»n 

3U1 

211 

129 

107 

231 

.259 

AVERAGE 
1978- 1M0 

2.70 

22,037 

75 

71 

79 

lilt 

236 

386 

1*56 

1*33 

278 

216 

115 

93 

213 

.239 

V      9PC1 
2/      «lpc» 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION 
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TABLE     3    (conlmu.J) 

WATER  PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

3.81.2 

MT5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY LJ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE [JD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,583 

1,1*23 

2*1.0 

19.  It 

2lt.8 

30.1 

U7.8 

58.2 

69.8 

80.2 

65.7 

lt6.lt 

25.3 

20.lt 

512.1 

1971 

1,608 

23.0 

19.7 

32.6 

37.6 

36.2 

58.8 

75.8 

77.9 

1.9.3 

U3.6 

26.2 

20.7 

501.  U 

1972 

1,63* 

21.1 

20.1 

27.9 

37.lt 

61.3 

71.8 

83.2 

80.2 

511.3 

25.2 

23.lt 

22.3 

528.2 

1973 

1,675 

18.6 

18.  It 

20.3 

3k.5 

63.7 

7lt.lt 

82.2 

79.0 

1.8.6 

30.3 

21.lt 

20.1 

511.5 

1974 

1,722 

20.8 

18.7 

22.8 

29.5 

57.9 

Tk.8 

76.1 

80.8 

61.0 

1*3.2 

20.6 

18.1 

52U.3 

1975 

1,780 

19.8 

17.9 

21.1 

21.2 

U5.5 

66.lt 

70.1 

70.5 

5U.6 

30.0 

21.7 

22.3 

U61.1 

1976 

1,8*3 

2li.5 

25.1 

37.7 

39.lt 

61t.lt 

73.3 

73.7 

6U.3 

U2.3 

33.8 

23.9 

2lt.lt 

526.8 

1977 

l,88o 

1,725 

l6.lt 

22.3 

22.3 

32.1 

25.7 

52.5 

59.9 

5lt.lt 

37.8 

29.0 

19.6 

18.1. 

390.1 

1978 

17.7 

18.1 

20.2 

23.1 

U7.0 

58.9 

60.1 

61.0 

36.1 

35.0 

23.  It 

20. U 

U  21.0 

1979 

19.0 

16.9 

19.7 

23.6 

It  It. 9 

62.3 

6lt.lt 

61.5 

52.0 

32.9 

21.2 

21.5 

1*39.9 

1980 

2,0l<6 

1,785 

20.0 

20.1 

25.1 

30.6 

1*8.5 

52.5 

6U.1 

62.6 

l»3.5 

35.7 

25.2 

21.5 

1*1.9. U 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY 

gpcd)   V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•*K*¥ 

1970 

2.70 

It,  270 

181 

162 

187 

235 

361 

1*5U 

527 

606 

513 

351 

198 

151. 

329 

.368 

1971 

2.66 

It,  270 

lT"t 

165 

2U6 

29lt 

273 

1*59 

573 

589 

385 

329 

205 

156 

322 

.361 

1972 

2.62 

U,  270 

159 

162 

211 

292 

U63 

560 

629 

606 

lt2U 

190 

183 

168 

338 

.379 

1973 

2.57 

It,  310 

139 

152 

152 

267 

U77 

575 

615 

591 

376 

227 

166 

150 

325 

.361* 

1974 

2.53 

U,360 

151. 

153 

169 

226 

It  28 

572 

563 

598 

I166 

320 

157 

13U 

329 

.368 

1975 

2.1t9 

It, It  30 

lltU 

lltU 

If* 

160 

331 

500 

510 

513 

It  11 

218 

163 

162 

285 

.319 

1976 

2.1*5 

It, 510 

175 

192 

270 

291 

lt6l 

51*2 

527 

It  60 

313 

2lt2 

177 

175 

319 

.357 

1977 

2. Ill 

It, 520 

117 

176 

159 

237 

183 

387 

It  27 

388 

279 

207 

11*5 

129 

236 

.261* 

1978 

2.36 

It,  570 

125 

lltl 

H*3 

168 

332 

It  30 

I12I1 

1*31 

263 

2U7 

171 

lUlt 

252 

.282 

1979 

2.32 

It,  620 

133 

131 

138 

170 

3lU 

Itl»9 

1*50 

it  29 

375 

230 

153 

150 

261 

.292 

1980 

2.28 

It  ,670 

138 

1I18 

173 

218 

335 

375 

I.U2 

It  32 

310 

21*7 

180 

ll*9 

263 

.295 

AVERAGE 
W7I-1M0 

2.32 

U,  620 

132 

mo 

151 

185 

327 

Ul8 

U39 

it  31 

316 

2Ul 

168 

11*8 

259 

.290 

y      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      alpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3     (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CONTRA  COSTA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Type  ,^^_^_ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,o™  28.060 

''3.559 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY+  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

8,590 

83 

80 

97 

119 

lUU 

190 

2Ul 

296 

266 

168 

110 

92 

1,886 

1972 

8,900 

93 

91 

11*7 

157 

211 

228 

302 

327 

21*8 

153 

99 

103 

2,159 

1973 

9,100 

102 

90 

107 

152 

212 

2U6 

276 

316 

277 

l6U 

100 

100 

2.1U2 

1974 

9,600 

103 

99 

117 

136 

231* 

265 

295 

337 

301 

213 

119 

107 

2,326 

1975 

9,910 

9,889 

10li 

50 

105 

129 

227 

271 

305 

321* 

287 

181. 

120 

117 

2,223 

1976 

11,027 

11,001* 

126 

109 

ll*0 

177 

25lt 

263 

279 

295 

278 

168 

130 

13k 

2,353 

1977 

11,830 

11,807 

118 

103 

100 

121. 

110 

ll»2 

162 

169 

ll*9 

139 

110 

10lt  . 

1,530 

1978 

12,510 

12,1*87 

98 

90 

105 

108 

191* 

221 

250 

21*2 

196 

18U 

'    129 

121* 

1,9<»1 

1979 

12,5m 

12,520 

115 

105 

123 

H*7 

2lU 

266 

273 

259 

2U  0 

169 

123 

125 

2,159 

1980 

13,037 

13,016 

120 

116 

137 

168 

229 

255 

277 

280 

21*0 

201* 

166 

1U0 

2,332 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    it 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

-PC*' 

1970 

1971 

3.39 

29,120 

92 

98 

107 

136 

160 

217 

267 

328 

301* 

186 

126 

102 

ITT 

.198 

1972 

3.38 

30,082 

100 

101* 

158 

171* 

226 

253 

32U 

351 

275 

16U 

110 

110 

196 

.220 

1973 

3.38 

30,758 

107 

105 

112 

165 

222 

267 

289 

331 

300 

172 

108 

105 

191 

.211* 

1974 

3.37 

32,352 

103 

109 

117 

ll*0 

233 

273 

29 1* 

336 

310 

212 

123 

107 

197 

.221 

1975 

3.37 

33,298 

101 

51* 

102 

129 

220 

271 

295 

311* 

287 

178 

120 

113 

183 

.205 

1976 

3.37 

37,051 

110 

101 

122 

159 

221 

237 

21*3 

257 

250 

lU6 

117 

117 

171* 

.195 

1977 

3.37 

39,867 

95 

92 

81 

10l* 

89 

119 

131 

13T 

125 

112 

92 

81* 

105 

.118 

1978 

3.37 

1*2,159 

75 

76 

80 

85 

ll*8 

175 

191 

185 

155 

11*1 

102 

95 

126 

.11*1 

1979 

3.37 

,  "*2,263 

88 

89 

91* 

116 

163 

210 

208 

198 

189 

129 

97 

95 

1U0 

.157 

1980 

3.37 

1*3.935 

88 

91 

101 

127 

168 

193 

203 

206 

182 

150 

126 

103> 

1*5 

.162 

AVERAGE 

1*71-19*0 

3.37 

1.2,786 

8U 

85 

92 

109 

160 

193 

201 

196 

175 

11*0 

108 

98 

137 

.153 

1/      gpcd     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      ilpct     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 


ks 


TABLE   3   !con.,ou.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CONTRA  COSTA 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE^ 


WATER  SUPPLIER 
Typs  ^^_^_ 


MUNICIPAL  WATEH  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,aTn  2.61*9 

U»U3U 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY U.  CD 

•ALL  ACCOUNTS  IN   CITY-f  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  Bailors) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

726 

701* 

7.1* 

6.6 

9.9 

11*. 3 

19.0 

19.9 

25.0 

22.1* 

19.5 

13.8 

9.0 

7.6 

17it.lt 

1971 

768 

7U6 

8.3 

7.1 

10.3 

13.U 

13.1 

20.3 

23.8 

23.3 

19.0 

15.0 

9.6 

8.1 

171.3 

1972 

809 

787 

8.6 

8.U 

llt.l* 

lit. 8 

19.7 

21*. 9 

21*.  8 

28.1 

19.2 

12.8 

8.9 

9.5 

19i*.l 

1973 

81*9 

827 

9.1 

8.3 

9.3 

15.1 

23.3 

27.0 

28.8 

27.5 

22.2 

1U.3 

10.8 

9.8 

205.5 

1974 

933 

911 

9.8 

6.8 

12.7 

ll*.9 

13.7 

27.0 

26.0 

26.0 

25. i* 

19.6 

11.2 

11.1 

201*.  2 

1975 

972 

950 

11.0 

10.3 

12.6 

16.7 

2U.6 

30.lt 

29.8 

25.9 

21*. 8 

16.8 

13.0 

13.3 

229.2 

1976 

987 

965 

lU.2 

12.9 

17.5 

19.it 

25.8 

21*. 8 

31*. 6 

27.0 

26.3 

22.1 

17.2 

15.6 

257.lt 

1977 

1,001 

96U 

13.8 

12.8 

lit.  6 

18.9 

16.9 

27.9 

30.6 

28.9 

21.8 

20.1* 

15.2 

12.1 

233.9 

1978 

1,008 

971 

12.3 

11.8 

13.9 

ll*. 9 

28.it 

31.8 

35.2 

35.3 

25.2 

22.1 

15.1 

12.8 

258.8 

1979 

1,169 

1,169 

12.6 

9.9 

13.0 

lit. 9 

25.8 

2l*.7 

33.7 

28.7 

27.8 

20.1 

lit.  8 

15.0 

2ltl.O 

1980 

1,189 

1,189 

il*. 6 

13.1 

15.6 

20.1 

27.9 

31.7 

31*. 3 

3l*.l 

28.1 

23.7 

18.6 

15.1 

276.9 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gocd- 

mm? 

1970 

3.76 

2,730 

87 

86 

117 

175 

225 

21*3 

295 

265 

238 

163 

110 

90 

175 

.196 

1971 

3.78 

2,903 

92 

87 

lilt 

15lt 

1U6 

233 

26U 

259 

218 

167 

110 

90 

162 

.181 

1972 

3.80 

3,01* 

90 

9* 

151 

160 

207 

270 

260 

295 

208 

13lt 

97 

100 

173 

•  19it 

1973 

3.82 

3.2U3 

91 

91 

93 

155 

232 

278 

286 

27ll 

228 

1U2 

111 

97 

IT* 

.195 

197* 

3.81* 

3,583 

88 

68 

lilt 

139 

123 

251 

23l* 

23>t 

236 

176 

10U 

100 

156 

.175 

197S 

3.85 

3,71*2 

95 

98 

109 

1«*9 

212 

271 

257 

223 

221 

11*5 

116 

115 

168 

.188 

197S 

3.83 

3,780 

121 

118 

llt9 

171 

220 

219 

295 

230 

232 

189 

152 

133 

186 

.208 

1977 

3.81 

3.81U 

117 

120 

123 

165 

1U3 

2UU 

259 

2UU 

191 

173 

133 

102 

168 

.188 

1978 

3.80 

3,830 

101* 

110 

117 

130 

239 

277 

296 

297 

219 

186 

131 

108 

185 

.207 

1979 

3.78 

,  M19 

92 

80 

95 

112 

188 

186 

21*6 

210 

210 

11*7 

112 

109 

1U9 

.167 

1980 

3.76 

U.U65 

105 

101 

113 

150 

202 

237 

21*8 

21*6 

210 

171 

139 

109    ■ 

169 

.189 

AVERAGC 

1S7I-1SS0 

3.78 

it, 238 

100 

97 

108 

131 

210 

233 

263 

251 

213 

168 

127 

109 

168 

.188 

1/       gptH      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       llpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/    Prior  to  1979,  there  vere  outside  connections 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continuxl) 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CONTRA   COSTA 


CONCORD,    PORTION   OF  WALNUT   CREEK,    PLEASANT   HILL 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type  „^___ 


CONTRA  COSTA  COUNTY  WATER  DISTRICT^' 


COUNTY   WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY C 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

other  Several    incorporated  and  unincorporated 

areas. 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

32,971 

3^2 

320 

1*1*7 

608 

810 

793 

931 

869 

777 

551 

379 

375 

7,202 

1971 

33,639 

386 

371 

1.1.2 

500 

690 

900 

995 

960 

796 

592 

1*1*2 

385 

7,1*59 

1972 

3U,53<i 

383 

376 

5**6 

58*. 

873 

959 

1,077 

1,03U 

771 

1*83 

388 

375 

7,81*9 

1973 

35.1W 

385 

31.6 

392 

637 

932 

l,0l>5 

1,101 

985 

779 

531. 

369 

31*6 

7,851 

1974 

36, 1U 

357 

328 

1.26 

526 

925 

1,096 

1,11*7 

1,139 

91*1* 

759 

1*78 

1*1*0 

8,565 

1975 

37, Ml 

U35 

390 

1*35 

1*92 

973 

1,095 

1,129 

1,120 

939 

607 

1*81 

1*89 

8,585 

1976 

38,596 

536 

1.1.5 

610 

735 

1,092 

1.181* 

1,265 

991* 

91.6 

690 

531* 

589 

9,620 

1977 

1*0, It  36 

1.97 

388 

398 

1*58 

1*82 

550 

61*3 

599 

1*88 

1*86 

386 

3U1* 

5,719 

1978 

1*1,963 

30  It 

29 1. 

351 

371* 

752 

900 

1,015 

1,031 

860 

783 

*  516 

1*60 

7,61*0 

1979 

UU.77T 

1*29 

1.08 

1.52 

566 

860 

1,11.1 

1,200 

1,122 

1,031 

731 

501* 

l*5ti 

8,898 

1980 

1*5,832 

1.61 

1*55 

536 

679 

882 

1,071* 

1,157 

1,152 

959 

873 

691 

576 

9,1*95 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

gpcd- 

w 

1970 

3.90 

128,587 

86 

89 

112 

158 

203 

206 

231* 

218 

201 

138 

98 

91. 

153 

.171 

1871 

3.86 

129,81*7 

96 

102 

110 

128 

171 

231 

2U7 

238 

20l* 

11*7 

113 

96 

157 

.176 

1972 

3.82 

131,920 

91* 

98 

131* 

1U8 

213 

2U2 

263 

253 

195 

118 

98 

92 

163 

.183 

1973 

3.77 

132,500 

91* 

93 

95 

160 

227 

263 

268 

21*0 

196 

130 

95 

M 

162 

.181 

1974 

3.73 

13**,817 

85 

87 

102 

130 

221 

271 

27 1* 

273 

233 

182 

118 

105 

IT* 

.195 

1975 

3.69 

138,01*7 

102 

101 

102 

119 

227 

261* 

26U 

262 

227 

ll*2 

116 

ill. 

170 

.190 

1976 

3.65 

11*0,875 

123 

109 

11*0 

IT* 

250 

280 

290 

228 

221* 

158 

126 

135 

187 

.209 

1977 

3.60 

11*5,570 

110 

95 

88 

105 

107 

126 

ll*2 

133 

112 

108 

88 

76 

108 

.121 

1978 

3.56 

11*9,388 

66 

70 

76 

83 

162 

201 

219 

223 

192 

169 

115 

99 

1U0 

.157 

1979 

3.52 

157,615 

88 

92 

93 

120 

176 

21*1 

21*6 

230 

218 

150 

107 

93 

155 

.171. 

1980 

3.1*8 

159,305 

93 

98 

109 

ll*2 

179 

225 

2  31* 

233 

201 

177 

1U5 

117  . 

163 

.183 

AVERAGE 
W7I-19M 

3.52 

155,1*36 

82 

87 

93 

115 

172 

222 

233 

229 

201* 

165 

122 

103 

153 

.171 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALL 

2/    Treated  Water  Division 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       □ 
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TABLE   3   (c.n.inu.J) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CONTRA  COSTA 


HYOROLOGIC  STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ,  


MUNICIPAL  WATEE  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

«™    21>k2* 

33.03'' 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  ^__^^^___________^^^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

7,083 

7,06l 

72 

76 

76 

88 

116 

lll9 

171 

162 

139 

11* 

96 

82 

1,3*1 

1972 

7,2l»2 

7,220 

82 

70 

96 

116 

15» 

171 

178 

176 

1U2 

101 

82 

90 

1,*58 

1973 

7,280 

7,266 

81* 

73 

79 

109 

166 

178 

189 

180 

153 

119 

89 

86 

1,505 

1974 

8,050 

8,036 

8U 

79 

87 

91 

150 

185 

191 

192 

166 

136 

99 

100 

1,560 

1975 

8.57U 

8,560 

98 

85 

95 

108 

171 

190 

200 

199 

18I4 

138 

11* 

11* 

1,696 

1976 

9,02lt 

9,010 

123 

111 

136 

158 

218 

221 

23k 

186 

191* 

162 

133 

137 

2,013 

1977 

9,332 

9,318 

122 

101 

110 

110 

97 

123 

12« 

112 

121 

127 

10lt 

77  , 

1,330 

1978 

10,062 

10.0U8 

72 

63 

62 

79 

1*3 

178 

203 

203 

151. 

1U9 

10lt 

100 

1,510 

1979 

10,137 

10,119 

110 

103 

111 

122 

170 

220 

au 

2U 

230 

160 

128 

139 

1,985 

1980 

10,-5*? 

10,529 

126 

107 

117 

llt2 

191 

215 

230 

2^5 

212 

193 

156 

122 

2,056 

YEAR 
OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    tf 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

«*»£' 

1970 

1971 

3.26 

23,091 

101 

118 

106 

127 

162 

215 

239 

226 

201 

159 

139 

115 

159 

.178 

1972 

3.15 

22,812 

116 

106 

136 

170 

218 

250 

252 

2U9 

207 

lit  3 

120 

127 

175 

.196 

1973 

3.05 

22, 20  It 

122 

117 

115 

161* 

2Ul 

267 

275 

262 

230 

173 

13U 

125 

186 

.208 

1974 

2.95 

23,7U8 

llU 

119 

118 

128 

20lt 

260 

259 

261 

233 

185 

139 

136 

180 

.202 

1975 

2.8U 

2i,350 

130 

125 

126 

1U8 

227 

260 

265 

261* 

252 

183 

156 

151 

191 

.21b 

1978 

2.91 

26,260 

151 

1U6 

167 

201 

268 

281 

287 

228 

2lt6 

199 

169 

168 

209 

.23li 

1977 

2.97 

27,716 

1*3 

130 

128 

132 

113 

1*8 

1*7 

130 

146 

1U8 

125 

90 

131 

.1*7 

1978 

3. Oli 

30,588 

76 

7"» 

65 

86 

151 

19>< 

21 U 

21  It 

168 

157 

113 

105 

135 

.151 

1979 

3.10 

31,li25 

113 

117 

11* 

129 

175 

233 

255 

250 

2ltl 

l61t 

136 

1U3 

173 

.191! 

1980 

3.17 

33.U3U 

122 

110 

113 

1U2 

18U 

21  It 

222 

236 

211 

186 

156 

118  • 

168 

.188 

AVKfUOe 

1,7,-lMO 

3.10 

31,816 

10* 

100 

97 

119 

170 

a* 

230 

233 

207 

169 

135 

122 

159 

.178 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

J/      •tpc,     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3     (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CRESCENT  CITY 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 


CRESCENT  CITY 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,»70_£i586 

IBM         3.099 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  _^_^___^^____^_^^^^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  TKHS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,369 

635 

21.6 

16.  k 

15.1 

18.2 

20.3 

21.7 

28.0 

26.9 

23.3 

15.lt 

9.7 

19.1* 

236.0 

1971 

1,1*10 

631 

20.8 

20.1 

21.5 

22.2 

23.9 

29.lt 

37.lt 

It0.lt 

31.9 

23.3 

21.9 

23.1 

315.9 

1972 

1,**72 

6U7 

23.9 

21. U 

27.8 

22.8 

27.3 

3U.8 

Ul.3 

1*1*.  3 

32.0 

28.8 

22.5 

26.1* 

353.3 

1973 

1,597 

689 

25.3 

20.0 

23.1 

26.5 

31.1* 

37.6 

Ul.9 

33.1* 

29.9 

22.9 

20.6 

21.1 

333.7 

1974 

1,615 

685 

19.1 

12.2 

2U.li 

26.6 

3*>.7 

1*3.0 

1*3.8 

1*6.0 

36.7 

35.7 

21*. 6 

25.1* 

372.2 

1975 

1,619 

695 

2U.7 

21.7 

23.7 

2U.1 

30.1 

lt2.lt 

Ii9.7 

1*1*. 8 

35.2 

28.0 

21.6 

25.6 

371.6 

1976 

1,737 

705 

19.6 

25.5 

29.1 

28.2 

3U.6 

U2. 1 

1*2.7 

37.8 

30.9 

28.5 

20.9 

22.6 

362.5 

1977 

1,861* 

759 

2U.li 

23.9 

30.9 

30.8 

35.0 

1*5.1 

52.3 

1*8.8 

38.6 

1*9.1 

28.9 

33.1* 

1*1*1.2 

1978 

2,018 

789 

3U.3 

28.9 

32.5 

32.1 

37.5 

1.6.8 

55.7 

50.3 

38.2 

36.8 

38.0 

29.8 

1*52.9 

1979 

2.18U 

808 

31.2 

27.U 

31.5 

33.8 

39.9 

Jk.l 

53.9 

56.2 

36.9 

38.3 

32.8 

32.8 

1*68.8 

1980 

2,266 

830 

32.1* 

28.5 

29.5 

33.5 

37.6 

it  it. 8 

53.9 

55.6 

1*1*. 6 

37.8 

31.0 

3>*. 2 

1.63.1* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

oped- 

w 

1970 

U.07 

5,570 

125 

105 

87 

109 

118 

130 

162 

156 

139 

89 

58 

112 

116 

.130 

1971 

It.oU 

5,690 

118 

126 

122 

130 

135 

172 

212 

229 

187 

132 

128 

131 

152 

.170 

1972 

It. 01 

5,900 

131 

125 

152 

129 

11*9 

197 

226 

21*2 

181 

157 

127 

11*1* 

161* 

.181. 

1973 

3.97 

6,350 

129 

112 

117 

139 

159 

197 

213 

170 

157 

116 

108 

107 

11*1* 

.161 

1974 

3.91* 

6,360 

97 

68 

121* 

139 

176 

225 

222 

233 

192 

181 

129 

129 

160 

.179 

1975 

3.91 

6,330 

126 

122 

121 

127 

153 

223 

253 

228 

185 

U»3 

111* 

130 

161 

.180 

1976 

3.07 

6,730 

9>» 

131 

139 

lltO 

166 

209 

205 

181 

153 

136 

103 

108 

H»7 

.165 

1977 

3.81* 

7,160 

110 

119 

139 

H*3 

158 

210 

236 

220 

180 

221 

135 

150 

169 

.189 

1978 

3.81 

7,680 

111  it 

131* 

137 

139 

157 

203 

23** 

211 

166 

155 

130 

125 

162 

.181 

1979 

3.77 

8,2lt0 

122 

119 

123 

137 

156 

218 

211 

220 

ll»9 

150 

133 

128 

156 

.175 

1980 

3.7lt 

8,1*80 

123 

116 

112 

132 

11*3 

176 

205 

211 

175 

1UU 

122 

130 

ll*9 

.167 

kVERAGE 
W74-1M0 

3.77 

8,133 

130 

123 

12U 

136 

152 

199 

217 

2lU 

163 

150 

128 

128 

156 

.175 

1/     gpcd 

2/     upci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (conlmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PLACERVILLE 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typa  _____ 


PLACERVILLE 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMEHT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

£__ 

1990  ________ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  H  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  M  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  M  CrTY  ONLY     CD 

OTHER  __________________________________ 

OTHER  WATER  SERV ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

El  Dorado  I.D. 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 

CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1,865 

23 

20 

22 

2U 

26 

»5 

61 

62 

k9 

32 

2k 

23 

all 

1972 

1,875 

23 

21 

22 

2U 

1*0 

51 

62 

59 

»3 

25 

22 

26 

U18 

1973 

1,885 

23 

21 

22 

23 

ao 

51 

62 

58 

38 

31 

31 

30 

U30 

1974 

1,932 

NA 

NA 

19 

21 

37 

51 

U8 

56 

1.6 

35 

20 

20 

197S 

1,959 

20 

18 

20 

20 

33 

1.9 

55 

1*9 

kk 

28 

18 

19 

373 

1976 

2,055 

20 

19 

21 

2U 

*5 

U8 

5* 

»0 

36 

31 

23 

20 

381 

1977 

1,960 

18 

13 

12 

12 

12 

17 

20 

20 

16 

Ik 

12 

11 

177 

1978 

1,965 

13 

12 

la 

111 

20 

28 

Uo 

42 

2k 

28 

18 

19 

272 

1979 

2,001 

1,999 

21 

17 

19 

19 

30 

kk 

»T 

1.6 

39 

2k 

19 

20 

3U5 

1980 

_ga« 

2,022 

20 

19 

19 

20 

28 

37 

•a 

1*6 

35 

28 

21 

1? 

335 

YEAR 

OF 

RECORD 

'EHSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (OPCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

m*Jf 

1970 

1971 

2.82 

5,259 

lUl 

136 

135 

152 

159 

285 

37". 

380 

311 

196 

152 

lltl 

21  It 

.21)0 

1972 

2.83 

5,306 

lao 

136 

13* 

151 

2U3 

320 

377 

359 

270 

152 

138 

158 

215 

.241 

1973 

2.8I4 

5,353 

139 

ll<0 

133 

1*3 

241 

318 

371. 

350 

237 

187 

193 

181 

220 

.2116 

1974 

2.85 

5,506 

NA 

NA 

111 

127 

217 

309 

281 

328 

278 

205 

121 

117 

197S 

2.86 

5,603 

115 

115 

115 

119 

190 

292 

317 

282 

262 

161 

10T 

109 

182 

.234 

1976 

2.91* 

6.0U2 

107 

108 

112 

132 

240 

265 

288 

21  4 

199 

166 

127 

107 

172 

.193 

1977 

3.02 

5,919 

98 

78 

65 

68 

65 

96 

109 

109 

90 

76 

68 

60 

82 

.092 

1978 

3.11 

6,111 

69 

70 

7U 

76 

106 

153 

211 

222 

131 

lafl 

98 

100 

122 

.137 

1979 

3.19 

6,383 

106 

95 

96 

99 

152 

230 

238 

232 

20U 

121 

99 

101 

lM 

.166 

1980 

3.27 

6,618 

97 

99 

93 

101 

136 

186 

210 

.22U 

176 

136 

106 

93 

138 

.155 

AVERAGE 

»7I-»*0 

3.19 

6,371 

91 

88 

88 

92 

131 

190 

220 

226 

170 

135 

101 

98 

136 

.152 

1/      gpcD     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

J/      ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        _j) 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Typt  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

13.856 

1980 33,1*25 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-f  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  ___^^^____^^^^^_______ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CfTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3,850 

Ul 

39 

60 

89 

137 

11*5 

172 

159 

122 

85 

55 

hk 

1.1U8 

1971 

l*.  205 

1*5 

U6 

70 

9* 

9h 

150 

198 

172 

132 

97 

62 

lilt 

1.20U 

1972 

U.325 

52 

57 

96 

118 

163 

173 

21 U 

211 

135 

89 

60 

59 

1,1|27 

1973 

U.776 

5U 

52 

61 

102 

176 

208 

21  ti 

195 

11*0 

86 

72 

U2 

1.U02 

1974 

5,200 

67 

61* 

71 

92 

160 

221 

22li 

211 

215 

127 

82 

70 

l,60lt 

1975 

5,510 

Tl 

72 

71 

99 

181. 

233 

211* 

209 

173 

125 

100 

78 

1,629 

1976 

5,961 

92 

96 

103 

130 

203 

231 

268 

225 

199 

117 

102 

97 

1,863 

1977 

6,525 

81 

88 

88 

131 

120 

181 

226 

213 

200 

152 

117 

80 

1,677 

1978 

7.0U6 

82 

82 

82 

9k 

167 

2614 

280 

277 

296 

192 

139 

99 

2.05U 

1979 

7,731* 

101 

117 

97 

159 

239 

31k 

315 

327 

280 

221 

136 

101 

2,1>0T 

1980 

8.2U9 

82 

99 

109 

185 

236 

3H 

378 

326 

288 

250 

155 

116 

2,538 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

**-£' 

1970 

3.599 

13,900 

95 

100 

139 

213 

318 

31*8 

399 

369 

293 

197 

132 

102 

226 

.253 

1971 

3.6U1* 

15,300 

95 

107 

11.8 

205 

198 

327 

1*17 

363 

288 

205 

135 

93 

216 

.2U2 

1972 

3.690 

16,000 

105 

123 

19*. 

2U6 

329 

360 

U31 

1.25 

281 

179 

125 

119 

2l.lt 

.273 

1973 

3.735 

17,800 

98 

10U 

Ill 

191 

319 

390 

388 

351. 

262 

156 

135 

76 

216 

.21.2 

1974 

3.780 

19,700 

110 

116 

116 

156 

262 

371* 

367 

31*6 

361. 

208 

139 

115 

223 

.250 

1975 

3.826 

21,100 

109 

122 

109 

156 

281 

368 

327 

320 

273 

191 

158 

119 

212 

.237 

1976 

3.871 

23,100 

128 

1U3 

1UU 

188 

283 

333 

37*. 

311* 

287 

163 

11*7 

135 

220 

.21.6 

1977 

3.916 

25,600 

102 

123 

111 

171 

151 

236 

285 

268 

260 

192 

152 

101 

179 

.200 

1978 

3.961 

27,900 

95 

105 

95 

112 

193 

315 

321* 

320 

351. 

222 

166 

111. 

202 

.226 

1979 

U.007 

31,000 

105 

135 

101 

171 

21*9 

338 

328 

3l*0 

301 

230 

1U6 

105 

213 

.239 

1980 

U.052 

33,1*00 

79 

102 

105 

185 

228 

313 

365 

315 

287 

2Ul 

155 

112 

208 

.233 

AVERAGE 

1t7l- ISM 

U.007 

30,767 

93 

111. 

100 

156 

223 

322 

339 

325 

311* 

231 

156 

110 

208 

.233 

y    gpca 

J/      Upci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (csnlini)»d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


FRESNO 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE* 


WATER  SUPPLIER 
Type  _^^_ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970  6,l6l 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2,31*6 

2,3lt6 

1971 

1972 

2/ 

103 

128 

131 

157 

11.3 

90 

52 

32 

36 

1973 

2,201 

30 

2l| 

27 

60 

113 

138 

153 

H.3 

99 

55 

32 

2l» 

898 

1974 

2,322 

23 

28 

31 

50 

93 

131. 

11.5 

151. 

118 

57 

29 

23 

885 

197S 

2.U10 

30 

26 

28 

kg 

90 

137 

11.0 

11.7 

115 

75 

39 

31 

907 

1976 

2,533 

37 

36 

ItO 

50 

99 

123 

ll.lt 

129 

101 

51. 

1.0 

32 

885 

1977 

2.60U 

21* 

30 

2U 

33 

29 

It? 

83 

85 

71 

51. 

29 

22  . 

531 

1978 

2,660 

23 

26 

26 

35 

61 

109 

120 

129 

7U 

73 

hi 

28 

7U5 

1979 

2,712 

26 

21 

18 

1.1 

71. 

117 

113 

115 

92 

76 

39 

33 

765 

1980 

2.71.U 

2,729 

30 

28 

26 

65 

79 

117 

126 

11.1 

101 

82 

51 

1.3 

889 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 
gpcd- 

*pc»£' 

1970 

2.6U9 

6,200 

1971 

2.629 

1972 

2.608 

1973 

2.588 

5,700 

170 

150 

153 

351 

6I.0 

807 

866 

809 

579 

311 

187 

136 

U32 

.U8lt 

1974 

2.568 

6,000 

121* 

167 

167 

278 

500 

71*1* 

780 

828 

656 

306 

161 

121* 

1*01* 

.1.52 

1975 

2.51*8 

6,100 

159 

152 

ll>8 

268 

1.76 

71*9 

71.0 

777 

628 

397 

213 

16L 

ItOT 

.U56 

1976 

2.527 

6,1*00 

186 

191* 

202 

260 

1.99 

61.1 

726 

650 

526 

272 

208 

161 

378 

.1*23 

1977 

2.507 

6,500 

119 

165 

119 

169 

1I1U 

2itl 

1.12 

1*22 

361. 

268 

lit  9 

109 

22lt 

.251 

1978 

2.1.87 

6,600 

112 

11.1 

127 

177 

298 

551 

587 

630 

371. 

357 

207 

137 

309 

.3U6 

1979 

2.1*66 

6,700 

125 

112 

87 

20U 

356 

582 

51*1. 

55U 

It  58 

366 

19I1 

159 

313 

.351 

1980 

2.1*1.6 

6,700 

lUlt 

-    llllt 

125 

323 

380 

582 

607 

679 

502 

395 

25li 

207 

363 

.1.07 

AVERAGE 
1»7«-1M0 

2.1.1*6 

6,667 

127 

132 

113 

235 

•A  J 

572 

579 

621 

It  1*5 

373 

218 

168 

328 

.367 

1/       gpcO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      ilpci     -   ACRE-FEE  I  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2j    Beginning  of  new  vater  treatment  plant  records 


COMBINATION       gj 


53 


TABLE     3     (coMinmrf) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOBOLOGIC    STUDY  ARE/ 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Type  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

165,655 

223,1*00 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY<  OUTSIDE 13 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

52,01*3 

1*7,1*85 

775 

751 

1,068 

1,581 

2,635 

2,867 

3,1*62 

3,206 

2,1*17 

1,620 

993 

802 

22,177 

1971 

53,582 

773 

763 

1,223 

1,508 

1,661 

2,786 

3,391 

3,256 

2,1*1*7 

1,71*0 

1,086 

823 

21,1*57 

1972 

5>*,377 

813 

952 

1,617 

1,921 

2,697 

2,88l 

3,1*37 

3,201* 

2,175 

1,1*87 

935 

888 

23,007 

1973 

55,172 

833 

7U8 

907 

1,590 

2,698 

3,111 

3,1*17 

3,120 

2,320 

1,381* 

9U3 

770 

21,81*1 

1974 

55,608 

781 

8ii6 

997 

l,36l 

2,520 

3,055 

3,1*71 

3,207 

2,630 

1,1*26 

957 

82U 

22,075 

1975 

56,566 

776 

830 

750 

1,370 

2,609 

3,131* 

3,1*17 

2,91*1* 

2,1*85 

1,607 

1,067 

1,020 

22,009 

1976 

57,369 

1,029 

895 

1,236 

1,1*97 

2,751 

2,862 

3,315 

2,723 

2,01*1 

1,535 

1,11.6 

1,008 

22,038 

1977 

58,897 

ai»a 

866 

989 

1,1*38 

1,388 

2,231* 

2,597 

2,381* 

1,919 

1,1*97 

1,012 

9>*1, 

18,108 

1978 

60,100 

7^3 

7UU 

927 

877 

2,06l 

2,735 

3,135 

3,065 

1,895 

1,852 

J.,  182 

886 

20,102 

1979 

60,978 

907 

818 

856 

1,562 

2,623 

3,208 

3,308 

3,090 

2,662 

1,729 

1,076 

1,099 

22,930 

1980 

63,120 

59,812 

9U6 

899 

1,111 

1,738 

2,l*ll* 

2,903 

3.U60 

3,226 

2,557 

2,080 

1,1*1*6 

1,112 

23,893 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    *» 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

gpcd- 

w 

1970 

3.1*16 

177,800 

11*1 

151 

19". 

296 

1*78 

537 

628 

582 

1*53 

291* 

186 

lU6 

3U2 

.383 

1971 

3.1*1*8 

18U.800 

135 

11*7 

213 

272 

290 

503 

592 

568 

Mil 

301* 

196 

11*1* 

318 

.356 

1972 

3,1*80 

189,200 

139 

17*. 

276 

338 

1.60 

508 

586 

51.6 

383 

251* 

165 

151 

332 

.372 

1973 

3.512 

193,800 

139 

138 

151 

273 

1*1*9 

535 

569 

519 

399 

230 

162 

128 

309 

.3U6 

1974 

3.51*1* 

197,100 

128 

153 

163 

230 

1*12 

517 

568 

525 

1*1*5 

233 

162 

135 

307 

.31*1* 

1975 

3.576 

202,300 

121. 

1"»T 

120 

226 

1*16 

516 

5U5 

L69 

1*09 

256 

176 

163 

298 

.331* 

1976 

3.608 

207,000 

160 

11*9 

193 

21*1 

1*29 

1.61 

517 

hSk 

329 

239 

185  " 

157 

291 

.326 

1977 

3.61*0 

211*,1»00 

127 

11*1. 

ll<9 

221* 

209 

31*7 

391 

359 

298 

225 

157 

ll*2 

231 

.259 

1978 

3.672 

220,700 

109 

120 

135 

132 

301 

1.13 

1*58 

1.1*8 

286 

271 

179 

129 

250 

.280 

1979 

3.701* 

225,900 

130 

129 

122 

230 

375 

1*73 

1*72 

1*1*1 

393 

21*7 

159 

157 

278 

.311 

1980 

3.735 

235,800 

129 

131 

152 

21*6 

330 

1*10 

1*73 

1.1*1 

361 

285 

20l* 

152  , 

277 

.310 

kVERAGE 

197I-19K1 

3.70>* 

227,1*67 

123 

127 

136 

203 

335 

1*32 

1*68 

1*1*3 

3H7 

268 

181 

1U6 

268 

.300 

1/     gpcd 
2/      nlpci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


TULARE  LAKE 

HURON 

Tvoi 

MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

io?n  1,525 

2.765 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1.25 

6 

u 

6 

7 

8 

8 

25 

21 

17 

1* 

10 

8 

13* 

1971 

*ss 

10 

8 

13 

15 

15 

19 

23 

22 

16 

13 

10 

8 

172 

1972 

1*25 

8 

8 

12 

1A 

21 

21 

2* 

21 

17 

12 

10 

8 

176 

1973 

U25 

9 

10 

11 

15 

20 

21 

27 

28 

23 

18 

15 

9 

206 

1974 

U29 

8 

8 

11 

15 

22 

23 

29 

16 

19 

16 

9 

8 

18* 

1975 

i»  29 

9 

8 

10 

10 

17 

25 

27 

2U 

20 

15 

11 

9 

185 

1976 

U29 

8 

8 

10 

12 

20 

20 

26 

25 

19 

18 

1* 

8 

188 

1977 

1129 

6 

7 

7 

10 

10 

13 

18 

18 

16 

16 

lit 

6 

1*1 

1978 

1)29 

7 

7 

9 

11 

15 

19 

32 

26 

16 

18 

12 

9 

181 

1979 

1.36 

8 

8 

11 

17 

22 

29 

314 

29 

25 

19 

lk 

11 

227 

1980 

550* 

10 

10 

13 

21 

22 

29 

33 

29 

26 

21 

15 

12 

2ltl 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

W 

1970 

3.529 

1,500 

129 

95 

129 

156 

172 

178 

537 

1.52 

378 

301 

222 

172 

21*5 

.27  It 

1971 

3.765 

1,600 

202 

179 

262 

313 

302 

396 

UGk 

Mi  L 

333 

262 

208 

161 

295 

.330 

1972 

U.235 

1,800 

1*3 

153 

215 

259 

376 

389 

it  30 

376 

315 

215 

185 

1*3 

267 

.299 

1973 

It.  706 

2,000 

US 

179 

177 

250 

323 

350 

It  35 

1*52 

383 

290 

250 

1*5 

282 

.316 

1974 

it.  895 

2,100 

123 

136 

169 

21t2 

338 

371 

I1U5 

2U6 

306 

2U6 

1*5 

123 

2*0 

.269 

197S 

5.361 

2,300 

126 

12lt 

11(0 

Ht5 

238 

362 

379 

337 

290 

210 

159 

126 

220 

.2U6 

1976 

5.59"* 

2.U00 

108 

115 

13* 

167 

269 

278 

3*9 

336 

261t 

2*2 

19I1 

108 

21* 

.21,0 

1977 

5.828 

2,500 

77 

100 

90 

133 

129 

173 

232 

232 

213 

206 

187 

77 

155 

.IT* 

1978 

5.828 

2,500 

90 

100 

116 

Ht7 

19lt 

253 

ltl3 

335 

213 

232 

160 

116 

198 

.222 

1979 

5.963 

2,600 

99 

110 

136 

218 

273 

372 

U22 

360 

321 

236 

179 

136 

239 

.268 

1980 

5.091 

2,800 

115 

123 

150 

250 

253 

3l<5 

380 

33U 

310 

2ll2 

179 

138 

235 

.263 

AVERAGE 

It  71 -UK) 

5.627 

2,633 

101 

111 

1* 

205 

2lt0 

323 

lt05 

3U3 

283 

237 

173 

130 

22* 

.251 

J/       (pea      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  New  low  cost  duplex  housing  project  In  1980  by 
Federal  Government. 

5—77656 


METERED        0 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 


55 


TABLE    3   (continutd) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Type 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

10>088 

10an  12.700 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY ED 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2,851 

5* 

1,9 

90 

91 

127 

161. 

15*. 

195 

139 

92 

69 

65 

1,289 

1971 

2,887 

Ul 

U7 

92 

85 

86 

1U7 

11.6 

167 

121* 

92 

79 

1.9 

1,155 

1972 

2,959 

57 

57 

73 

76 

113 

156 

201 

158 

108 

102 

60 

1.2 

1,203 

1973 

3,07»t 

53 

U8 

5* 

92 

130 

11.2 

170 

171. 

125 

107 

67 

58 

1,220 

1974 

3,100 

U3 

1.8 

61 

85 

137 

176 

161. 

18U 

165 

88 

69 

72 

1.292 

1975 

3,126 

l»8 

kh 

70 

164 

190 

116 

175 

1U6 

161. 

82 

69 

53 

1,321 

1976 

3,15". 

52 

kg 

93 

102 

168 

156 

133 

186 

125 

82 

112 

60 

1,318 

1977 

3,219 

55 

57 

79 

113 

122 

11*9 

123 

170 

112 

106 

107 

67 

1,260 

1978 

3,260 

53 

67 

82 

68 

11.3 

1U6 

158 

173 

115 

11*7* 

89 

1*9 

1,290 

1979 

3,321* 

6o 

1.0 

89 

103 

171 

13k 

229 

157 

1U1* 

138 

91 

96 

1,1*52 

1980 

3.U65 

65 

68 

111* 

113 

120 

151 

170 

131* 

11*6 

?k 

93 

55 

1.323 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

C^T 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm* 

1970 

3.538 

10,100 

172 

173 

287 

300 

1*06 

5*1 

1*92 

623 

1.59 

29' 

228 

208 

350 

.392 

1971 

3.551 

10,300 

128 

163 

288 

275 

269 

1*76 

U57 

523 

1*01 

288 

256 

153 

307 

.3l*U 

1972 

3.563 

10,500 

175 

187 

221. 

21*1 

31.7 

1*95 

618 

1*85 

3U3 

313 

190 

129 

313 

.351 

1973 

3.576 

11,000 

155 

156 

158 

279 

381 

1.30 

1*99 

510 

379 

311. 

203 

170 

301. 

.3U0 

1974 

3.589 

11,100 

125 

15U 

177 

255 

398 

529 

1.77 

535 

1.95 

256 

207 

209 

319 

.357 

1975 

3.602 

11,300 

137 

139 

200 

U8U 

51.2 

31*2 

500 

1*17 

1*8U 

231* 

201* 

151 

320 

.358 

1976 

3.611. 

11,1*00 

UtT 

1U8 

263 

298 

1.75 

U56 

376 

526 

365 

232 

327 

170 

316 

.351* 

1977 

3.627 

11,700 

152 

IT* 

218 

322 

336 

1*25 

339 

U69 

319 

292 

305 

185 

295 

.330 

1978 

3.61.0 

11,900 

li*L 

201 

222 

190 

388 

1.09 

1.28 

U69 

322 

398 

21*9 

133 

297 

.333 

1979 

3.652 

, 12,100 

160 

118 

237 

281. 

1*56 

369 

611 

U19 

397 

368 

251 

256 

329 

.368 

1980 

3.665 

12,700 

165 

185 

290 

297 

305 

396 

1.32 

3U0 

383 

239 

2UU 

1U0 

285 

.319 

IVERAGE 
H71-1M0 

3.652 

12,233 

156 

168 

250 

257 

383 

391 

1*90 

1.09 

367 

335 

21*8 

176 

30U 

.3U1 

1/     gpco 
U      «ipci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE   1   (cont,„u.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


TULARE   LAKE 

CALIFORNIA  WATER   SERVICE  COMPANY 

Tvd« 

PRIVATE  COMPANY 

CITY  CENSUS  POPULATION 

7,1*59 

11.00° 

SYSTEM  SERVES:      . 

ALL   ACCOUNTS  *  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY  ♦  OUTSIDE GD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS,* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1070 

2,591 

37 

36 

59 

88 

132 

11*3 

177 

163 

120 

80 

1*7 

36 

1,118 

197 1 

2,61*3 

38 

1*0 

68 

Sit 

91 

1AT 

176 

167 

122 

81 

50 

39 

1,103 

1972 

2,712 

39 

1.5 

91 

102 

1U2 

155 

171* 

163 

109 

69 

1.0 

1.1 

1,170 

1973 

2,7*i0 

to 

3* 

39 

86 

lU 

167 

181 

16>* 

113 

66 

1*5 

•40 

1,119 

1974 

2,81.0 

39 

1»2 

52 

8*. 

lUU 

166 

180 

166 

131 

76 

1*9 

1.3 

1,172 

197S 

2,898 

1*5 

1.2 

51 

77 

1U6 

166 

181 

160 

130 

79 

53 

1*7 

1,177 

1976 

2.9T6 

58 

kl 

7"» 

86 

lltO 

153 

179 

1U2 

105 

72 

5** 

51 

1,161 

1977 

3,093 

*>3 

l>5 

51 

81 

73 

120 

i*l 

130 

103 

77 

1*9 

1.2 

955 

197S 

3.1U8 

39 

35 

1*5 

»T 

119 

150 

171 

163 

95 

96 

56 

50 

1,066 

1979 

3,231 

kk 

1*0 

50 

96 

151 

177 

187 

168 

138 

92 

50 

50 

l,2l»3 

1980 

3, 32*. 

It2 

1*2 

57 

99 

133 

165 

190 

177 

132 

101 

66 

50 

1,25* 

YEAR 

OF 

RECORD 

=ERS0NS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    */ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*W 

1970 

3.281 

8,500 

1*0 

151 

221. 

3U5 

501 

561 

672 

619 

1.71 

301* 

18U 

137 

360 

.1*03 

1971 

3.311* 

8,800 

139 

162 

2l>9 

318 

33*. 

557 

6U5 

612 

1.62 

297 

189 

llt3 

31*3 

.381* 

1972 

3.3*»7 

9,100 

138 

171 

323 

37*. 

503 

568 

617 

578 

399 

2U5 

H.7 

1U5 

351 

.393 

1973 

3.380 

9,300 

139 

131 

135 

308 

1*99 

599 

628 

569 

1.05 

229 

161 

139 

330 

.370 

1974 

3.1.13 

9,700 

130 

155 

173 

289 

1*79 

570 

599 

552 

I.50 

253 

168 

11.3 

331 

.371 

1975 

3.U.6 

10,000 

H.5 

150 

165 

257 

U71 

553 

581. 

516 

1*33 

255 

177 

152 

322 

.361 

1976 

3.1*78 

10,1.00 

180 

156 

230 

276 

It  3*. 

1.90 

555 

ltltO 

337 

223 

173 

158 

305 

.31*2 

1977 

3.511 

10,900 

127 

11*7 

151 

21*8 

216 

367 

1*17 

385 

315 

228 

150 

12*. 

2U0 

.269 

1978 

3.5**1* 

11,200 

112 

112 

130 

11.0 

31*3 

It  1.6 

1*93 

1.69 

283 

276 

167 

lit  it 

261 

.292 

1979 

3.577 

,11,600 

122 

123 

139 

276 

1.20 

509 

520 

»67 

397 

256 

lit  It 

139 

29>t 

.329 

1980 

3.610 

12,000 

113 

121 

153 

275 

358 

1.58 

511 

U76 

367 

272 

183 

13*t 

286 

.320 

AVERAGE 

1»7l-1t«0 

3.577 

11,600 

116 

119 

lUl 

230 

37*. 

1*71 

508 

U71 

3U9 

268 

165 

139 

280 

.31** 

1/      OP" 
2/      "'pci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED  Q 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       JJJ 
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TABLE   3   UoMinu.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HAMILTON  CITY 


HYDROLOGIC  STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

896 

lann       p«""t  of  Chlco  System 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY [3 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CrTY  ONLY    O 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

289 

2.5 

2.2 

3.T 

8.2 

12.0 

12.6 

16.14 

15.0 

11.2 

7.0 

3.1t 

2.9 

97.1 

1971 

306 

3.0 

3.3 

5.7 

7.9 

9.2 

lU.o 

18.2 

17.7 

12.9 

7.5 

5.0 

3.6 

108.0 

1972 

330 

3.* 

3.3 

6.2 

8.2 

lU.l 

16.9 

20.0 

18.3 

12.1 

6.1 

3.9 

U. 6 

117.1 

1973 

ik'- 

3.8 

3.5 

3.9 

8.9 

15.8 

18.8 

20.2 

18.U 

12.6 

6.3 

It. 5 

U.l 

120.8 

1974 

355 

It. 2 

k.O 

h.l 

7.1 

15.6 

18.0 

16.2 

18.0 

1U. 2 

9.8 

It. 3 

lt.0 

120.1 

1975 

367 

3.9 

3.6 

It. 2 

7.3 

16.2 

18.3 

17.6 

16.2 

Hi. 3 

6.8 

5.0 

It. 7 

118.1 

1S76 

392 

5.k 

5.U 

7.8 

9.6 

17.3 

18.9 

20.1 

1U.5 

11.7 

9.2 

6.9 

5.7 

132.5 

1977 

1978 

- 

1979 

1980 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    it 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 
gpca- 

W 

1970 

3.1 

896 

89 

08 

132 

305 

1*32 

it  68 

589 

5ll2 

U18 

252 

125 

106 

297 

.333 

1971 

3.5 

1,070 

90 

110 

172 

21*6 

277 

I136 

5U9 

53U 

1*02 

226 

156 

109 

277 

.310 

1972 

3.5 

1,160 

95 

98 

172 

236 

392 

1*06 

556 

509 

3U8 

170 

112 

128 

276 

.309 

1973 

3.5 

1,200 

102 

10U 

105 

2U7 

U25 

522 

5>t3 

1*95 

350 

169 

125 

110 

276 

.309 

1974 

3.5 

1.2U0 

109 

115 

122 

191 

It  06 

l*8U 

It  21 

1.68 

382 

255 

116 

10ll 

265 

.297 

1975 

3.5 

1,280 

90 

100 

106 

190 

It  08 

>*77 

UU1* 

ItOO 

372 

171 

130 

118 

253 

.283 

1976 

3.5 

1,370 

127 

136 

18U 

2311 

It  07 

U60 

1*73 

3>tl 

285 

217 

168 

131* 

261* 

.296 

1977 

Incorpora" 

ed  vlth 

City  of 

Chi  co 

1978 

1979 

1980 

AVERAGE 

197I-19M 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       <lDC«      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION        |jj 
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TABLE    3    (ccnlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SACRAMENTO 

CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 

Tvo« 

COMMERCIAL  WATER  COMPANY 

CITY  CENSUS  POPULATION 

jugg 

.980_JtiIII 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY   , D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  •»  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (SJ  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  S" 

IIS) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,699 

18.9 

15.9 

23.3 

39.2 

57.1 

62.8 

8l.lt 

73.3 

55.8 

3>t.9 

20.1 

19.0 

501.7 

1971 

1,730 

18.8 

18.6 

21l.7 

37.8 

1.0.9 

66.8 

88.1 

78.2 

58.0 

36.7 

2lt.0 

17.6 

510.2 

1972 

l,T6l 

17.1 

16.6 

33.2 

UO.2 

58.3 

77.1. 

86.2 

78.  It 

50.7 

28.9 

17.8 

17.1. 

522.2 

1973 

1,781 

16.5 

U.3 

16.8 

37.2 

61.2 

78.1 

8U.7 

71.U 

50.5 

2lt.3 

16.8 

16.0 

U87.8 

1974 

1,8214 

15.8 

15.1. 

18.7 

26.5 

60.1 

75.3 

7U.5 

75.6 

60. 1. 

39.9 

18.6 

17.1 

"197.9 

197S 

1,875 

17.2 

18.6 

17.1 

27.6 

65.5 

75.5 

75.3 

70.5 

60.8 

31.5 

21.0 

18.5 

"i99.l 

1976 

1,929 

20.2 

22.0 

3U.5 

ltl.lt 

69.9 

75.5 

86.1 

62.7 

5>t.9 

I1O.5 

26.8 

25.5 

560.0 

1977 

l,9M 

20.2 

21.lt 

25.9 

111.  2 

31.6 

77.0 

Tit.  9 

63.8 

U5.2 

36.5 

25.7 

19.1  . 

U82.5 

1978 

1,973 

17.1. 

15.9 

20.7 

23.1. 

6l.lt 

69.2 

82.6 

76.3 

51.9 

it6.it 

26.  It 

21.1 

512.7 

1979 

1,993 

19.1 

17.5 

21.3 

29.3 

61.0 

80.7 

90. it 

77.3 

63.3 

39.0 

21.9 

23.9 

5W.7 

1980 

2,008 

20.9 

19.6 

26.0 

1.1.1 

56.9 

58.1 

G3.0 

75.0 

61.1. 

U8.6 

33.5 

22.1 

5>t6.2 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

»pcd- 

««k»2/ 

1970 

3.35 

5,700 

107 

100 

132 

229 

323 

367 

1.61 

Itl5 

326 

198 

118 

108 

2Ul 

.270 

1971 

3.1.0 

5,880 

103 

113 

136 

21  It 

22U 

379 

It83 

1.29 

329 

201 

136 

97 

238 

.267 

197J 

3.U0 

5,990 

92 

96 

179 

22lt 

31U 

It  31 

U6U 

li22 

282 

156 

99 

91. 

238 

.267 

1973 

3.U0 

6,060 

88 

6k 

89 

205 

326 

li30 

k» 

380 

278 

129 

92 

85 

221 

.2lt8 

1974 

3.10 

6,200 

82 

89 

97 

llt2 

313 

U05 

388 

393 

325 

208 

100 

89 

220 

.246 

1975 

3.li5 

6,it70 

86 

103 

85 

llt2 

327 

389 

375 

351 

313 

157 

108 

92 

211 

.236 

1976 

3.1.5 

6,660 

98 

liU 

167 

207 

339 

378 

U17 

30U 

275 

196 

13U 

12lt 

230 

.258 

1977 

3.50 

6,810 

96 

112 

123 

202 

150 

377 

355 

302 

221 

173 

126 

90 

191! 

.217 

1978 

3.50 

6,900 

81 

82 

97 

113 

287 

33U 

386 

357 

251 

217 

128 

99 

20U 

.228 

1979 

3.50 

6,980 

88 

90 

98 

lltO 

282 

385 

lilQ 

357 

302 

180 

105 

110 

21  It 

.2lt0 

1980 

3.52 

7,070 

95 

96 

119 

19"t 

260 

271. 

379 

31.2 

289 

222 

158 

101 

211 

.236 

AVERAGE 

M7t-<M0 

3.51 

6,983 

88 

09 

105 

1U9 

276 

331 

391! 

352 

281 

206 

130 

103 

210 

.235 

y       tjpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       •Ipci      -    ACRE-FEE  I  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Type  _^__ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

6.985 

12-3°° 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ■»  OUTSIDE LT] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ALIO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

35.9 

31.7 

3U.0 

36.3 

39.1 

U2.0 

1.9.1 

U9.9 

U2.1 

lt0.9 

36.2 

33.9 

UT1.1 

1971 

36.5 

33.7 

33.3 

36.0 

38.5 

38.0 

1.2.1 

50.7 

1.3.6 

lil. 6 

39.0 

36.0 

1*69.0 

1972 

Ul-9 

39.0 

38.li 

38.6 

1.1.5 

1.2.7 

1.8.7 

53.6 

1.3.7 

1.2.5 

37.8 

37.8 

506.2 

1973 

39.  U 

31.0 

32.6 

35.9 

ItU.l 

U7.U 

55.7 

lt8.3 

It0.3 

1.0.7 

36.  U 

33.8 

U85.6 

1974 

35.7 

31.3 

26.1 

38.1 

1*9.3 

1.7.0 

60.0 

50.3 

50.6 

53.5 

lil. 2 

39.0 

522.1 

197S 

U3.lt 

33.1 

26.9 

1.U.8 

U7.3 

5*1.6 

50.7 

51.1. 

50.8 

1*8.8 

U2.1 

It6.0 

539.9 

1976 

l*U.O 

k.3.2 

1.8.0 

1.5.5 

56.2 

68.2 

59.7 

1.5.0 

1.7.5 

29.2 

30.1 

26.3 

51.2.9 

1977 

1*9.9 

U7.5 

1.0.9 

•5.8 

U6.  it 

U1..9 

U6.3 

1.9.5 

1.0.5 

1.6.1. 

U5.9 

1.3.1. 

51.7.  u 

1978 

1.8.7 

1.5.7 

1.6.9 

1.8.6 

5lt.lt 

5*.l 

58.9 

60.3 

ltT.6 

60.1- 

53.9 

50.5 

629.7 

1979 

57.9 

53.6 

57.6 

55.7 

61.2 

66.1 

68.8 

70.0 

60.6 

61.6 

5M 

50.3 

718.1 

1980 

55.0 

51.7 

53.7 

55.3 

59.1. 

67.2 

76.0 

66.6 

63.7 

66.2 

59.1 

55.9 

729.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•n>c£' 

1970 

It  .10 

11,330 

102 

100 

97 

107 

111 

12lt 

lllO 

11.2 

12ll 

116 

107 

97 

llll 

.128 

1971 

It. 07 

11,730 

100 

103 

92 

102 

106 

108 

116 

139 

12U 

11U 

111 

99 

110 

.123 

1972 

It. 05 

11,970 

113 

112 

103 

107 

112 

119 

131 

lit  I. 

122 

115 

105 

102 

116 

.130 

1973 

U. 02 

12,320 

103 

90 

85 

97 

115 

128 

11.6 

126 

109 

107 

98 

89 

IOO 

.121 

1974 

It. 00 

12,310 

9U 

91 

68 

103 

129 

127 

157 

132 

137 

1U0 

112 

102 

116 

.130 

1975 

3.97 

12,730 

110 

93 

68 

117 

120 

Hi3 

128 

130 

133 

12U 

110 

117 

116 

.130 

1978 

3.9li 

13,210 

107 

113 

117 

115 

137 

172 

ItVtj 

110 

120 

71 

76 

6>t 

112 

.125 

1977 

3.92 

13,870 

116 

122 

95 

110 

108 

108 

108 

115 

97 

108 

110 

101 

108 

.121 

1978 

3.89 

13,950 

113 

117 

108 

116 

126 

129 

136 

139 

lilt 

139 

129 

117 

12U 

.139 

1979 

3.87 

lit,  270 

131 

13U 

130 

130 

138 

151. 

156 

158 

1U2 

139 

128 

11U 

138 

.155 

1980 

3.85 

11..170 

125 

126 

122 

130 

135 

158 

173 

152 

150 

151 

139 

127    1 

llil 

.158 

AVERAGE 

197I-19W 

3.87 

11..130 

123 

126 

120 

125 

133 

1*7 

155 

150 

135 

Hi  3 

132 

119 

131. 

.150 

1/     gpcd 
2/     npc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE -FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAY  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE   3  Iconnr.idl 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Type  ^^_^_ 


MUNICIPAL  WATER    DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

»™  l'112 

■°™  1-?1° 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY  •»  OUTSIDE Gj 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

363 

363 

1971 

360 

360 

1972 

1973 

388 

353 

1974 

392 

358 

1975 

1*17 

371. 

3.6 

5.1 

6.2 

7.0 

6.7 

5.5 

5.2 

k.l 

k.5 

1976 

I4O6 

363 

k.3 

3.9 

lt.0 

It. 2 

5.6 

7.5 

6.0 

5.5 

5.9 

5.3 

U.6 

k.3 

61.1 

1977 

III? 

370 

1*. 7 

3.3 

3.7 

3.6 

3.7 

1.. 6 

3.6 

It. 3 

3.5 

3.8 

3.6 

k.3 

U6.7 

1978 

1-37 

373 

k.O 

3.8 

k.2 

3.9 

k.7 

k.5 

6.1< 

6.6 

k.k 

5.2 

k.5 

k.3 

56.5 

1979 

530 

k65 

k.k 

3.7 

k.3 

I4.2 

k.8 

6.I1 

7.1 

6.7 

5.1. 

k.5 

k.li 

k.9 

60.8 

1980 

5k8 

1.80 

1.6 

k.3 

k.6 

k.2 

5.2 

6.2 

7.k 

8.0 

5.3 

lt.8 

k.7 

k.6 

63.9 

YEAR 
OF 

RECORD 

=>ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

Mpc»- 

1970 

3.06 

1,110 

1871 

3.00 

1,080 

1972 

1,100 

1973 

2.89 

1,120 

1974 

2.86 

1,120 

1975 

2.81 

1,170 

103 

lk0 

177 

19k 

186 

157 

ILL 

118 

123 

1976 

2.73 

1,110 

125 

121 

116 

126 

163 

225 

17k 

160 

177 

15k 

138 

125 

150 

.168 

1977 

2.69 

1,120 

135 

105 

107 

107 

107 

137 

10k 

12k 

10k 

109 

107 

12k 

Ilk 

.128 

1978 

2.63 

1,150 

112 

118 

118 

113 

132 

130 

180 

185 

128 

1U6 

130 

121 

135 

.151 

1979 

2.58 

1,370 

101* 

96 

101 

102 

113 

156 

167 

158 

131 

106 

107 

115 

122 

.137 

1980 

2.52 

1,360 

108 

107 

108 

101 

122 

150 

173 

187 

128 

112 

Ilk 

108 

127 

.lk2 

AVERAGE 
M7I-1M0 

2.58 

1,300 

108 

107 

109 

105 

122 

1*5 

173 

177 

129 

121 

117 

115 

125 

.lk3 

1/       gpca      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

1/       llpo      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     Iconl.nu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


NORTH  COAST 

EUREKA 

Tvoe 

MUNICIPAL   WATEH   DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

211.337 

EHQ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIOE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  *     — 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

8,375 

8,3l»2 

89.1 

aii.7 

91.1 

96.5 

123.2 

130.8 

130.8 

129.1. 

111.8 

9b.ll 

79.8 

83.8 

1,255.2 

1971 

8,1*05 

8,372 

77.3 

77.9 

87.6 

C6.0 

90.0 

102.7 

123.7 

121..  5 

99.5 

86.6 

80.lt 

80.0 

1,116.2 

1972 

8,l»9l 

8,1*53 

80.1 

70.8 

79.9 

75.5 

92.7 

113.1 

133.8 

131.9 

100.0 

87.9 

83.2 

91.3 

l,lU0.2 

1973 

8,516 

8,1*78 

85.1 

73.9 

82.2 

87.lt 

109.0 

1U1.8 

168.6 

11*2.1 

105.7 

95.6 

79.1 

80.5 

1,251.0 

1974 

8,5>>0 

8,500 

85.5 

76.9 

81.. 3 

86.3 

111*. 2 

130.7 

11.7.8 

135.6 

108.6 

99.1 

77.7 

75.5 

1,222.2 

1975 

8,6l8 

8,578 

76.1) 

69.8 

78.0 

78.7 

96.0 

122.3 

123.9 

109.2 

89.0 

67.1 

61*. 2 

81.6 

1,057.0 

1976 

6,59>> 

8,5Vr 

9"*.  3 

96.3 

108.1. 

105.3 

128.1 

133.7 

126.lt 

95.2 

89.9 

79.0 

60.0 

61.. 8 

1,181. It 

1977 

8,632 

8,582 

65.1 

81.. 8 

95.3 

81.  U 

85.9 

90.5 

9U.7 

88.8 

83.0 

82.3 

79.2 

90.3 

1,021.3 

1978 

8,631 

8,578 

66.3 

85.2 

99.5 

96.I1 

111.8 

125.6 

131..  It 

111.. 2 

76.0 

89.? 

77.3 

68.8 

1, lit  It. 7 

1979 

8,795 

8,7<*0 

85.8 

87.1 

99.3 

95.1. 

100.8 

136.1 

11.7.7 

11*7.0 

119.0 

105.7 

97.7 

99.3 

1,320.9 

1980 

8,835 

8,777 

98.8 

89.9 

9I1.O 

99.2 

107.7 

118.9 

153.1 

11*3.9 

139.8 

120.6 

102.1 

106.0 

1,37't.O 

YEAR 

OP 

RECORD 

'ERSONS 

PER 
CONNEC 

TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA 

HON 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«pc»-' 

1970 

2.92 

21*, 1.30 

119 

121* 

120 

132 

163 

178 

185 

171 

153 

125 

109 

111 

11.1 

.158 

1971 

;  .■)■■■ 

?li,  520 

102 

113 

115 

117 

118 

HO 

163 

161. 

135 

11  h 

109 

105 

125 

.11*0 

1972 

2.89 

*2*»,59C 

105 

90 

105 

102 

122 

153 

175 

173 

136 

115 

113 

120 

127 

.11.2 

1973 

2.90 

2U.71C 

111 

107 

107 

118 

11.2 

191 

220 

185 

1U3 

125 

107 

105 

139 

.156 

197* 

2.89 

2U.720 

112 

111 

110 

116 

11*9 

176 

193 

177 

11.6 

129 

105 

99 

135 

.151 

1975 

2.86 

2U.660 

100 

101 

102 

106 

126 

165 

162 

11.3 

121 

88 

87 

107 

117 

.131 

1976 

2.81 

2li,56o 

121. 

135 

11.2 

1U3 

168 

181 

166 

125 

122 

10U 

81 

85 

131 

.Ht7 

1977 

2.8U 

2U, 5L0 

86 

123 

125 

111 

113 

123 

121. 

■117 

113 

108 

108 

119 

lift 

.128 

1978 

2.81* 

2lt,  550 

37 

12!* 

131 

131 

11*7 

171 

177 

150 

103 

117 

105 

90 

128 

.11*3 

1979 

2.77 

2lt,1.00 

113 

127 

131 

130 

133 

186 

195 

191. 

163 

11.0 

133 

131 

Iftfl 

.166 

1980 

2.75 

21*,  310 

131 

128 

125 

136 

1U3 

163 

203 

191 

192 

160 

1U0 

Hi 

15k 

.172 

AVERAGE 

it7t-»ao 

2.79 

21*  ,1.20 

110 

126 

129 

132 

Hi 

173 

192 

178 

153 

139 

126 

121 

11*3 

.160 

gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
»lpc«      -    ACRE-FEfcT  PER  CAPITA  ANNUALLY 


V    1970-75  "number  of  accounts"  taken  from  Controller's  Report  of 
Financial  Transactions.  1976-80  "active  services  from  city". 
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TABLE     3    (conlmu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


.lli.li   OK    KIIUKK/i 


HYDROLOGIC    STUDY   ARE/ 


WATER  SUPPLIER 
T»oe  


noi.tii  coa:'.t 


ItUMbOLDT   COMMUNITY.    SERVICE;    DISTRICT 


COMMUNITY   SERVICES   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER      ^counts    in   district 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAH 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1972 

3,227 

1.8.3 

50.5 

k3.5 

36.1. 

33.5 

kl.8 

1973 

3,281* 

38.2 

33.1. 

35.8 

36.1 

1.5.1. 

50.3 

56.7 

52.2 

1.3.2 

39.5 

kl.O 

1.3.1. 

515.2 

1974 

3,k85 

U5.0 

39. k 

1.1. 9 

32.8 

U2.6 

1.9-5 

6L.  3 

5k.  3 

53.3 

1.3.6 

37.9 

k0.3 

5I1 k.  9 

1975 

3.U62 

36.5 

35.2 

1.2.3 

1.2.3 

1.5.1. 

62.1. 

60.7 

53.3 

56.8 

1.6.7 

1.2.1. 

1.9.1 

573.1 

1976 

3.53S 

Ul.8 

3n.l1 

1.5.8 

1.2.1. 

51.5 

58.0 

57.5 

5k. 1 

52.2 

Uli.lt 

1.8.2 

1.5.8 

581.1 

1977 

3, TBI 

1.0.8 

38.6 

1.1.2 

1.0.6 

1.2.0 

kk.2 

1.5.2 

Mi  .5 

1.1.1 

1.1.2 

1.0.9 

1.3.7 

50k. 0 

1978 

3.921 

ko.6 

36.7 

1.0.6 

1.0.8 

k7.8 

5l«. 6 

55.1. 

53.1 

1.0.6 

1.5.8 

39.7 

1.6.9 

5k2.6 

1979 

3,96l 

1)2.2 

36.5 

1.1.9 

1.1.0 

1.2.3 

51.. 3 

60.2 

58.Ii 

50.3 

1.3.1 

1.1.2 

kl.l 

552.5 

1980 

3,  TOY 

1.2.0 

39.6 

1.3.0 

1.1..  2 

U.  3 

1.9.0 

58.7 

55.2 

52.? 

k5.2 

1.0. u 

1.0.8 

55k.  6 

YEAR 

OP 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9pcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

■tpc»- 

1970 

1971 

1972 

10,000 

156 

163 

lk5 

117 

112 

135 

1973 

3.1 

10,180 

121 

117 

113 

118 

1M 

165 

180 

165 

lkl 

125 

13k 

138 

139 

.156 

1974 

3.1 

10,800 

13k 

130 

125 

101 

127 

153 

192 

162 

165 

130 

117 

120 

138 

.155 

1975 

3.1 

10,730 

110 

117 

127 

131 

136 

19k 

18? 

160 

176 

IkO 

132 

lk8 

lk6 

.16k 

1976 

3.1 

10,970 

123 

12k 

135 

129 

151 

176 

169 

159 

159 

131 

lk6 

135 

Ik  5 

.162 

1977 

3.1 

11,720 

112 

118 

113 

115 

116 

126 

12k 

122 

117 

113 

116 

120 

118 

.132 

1978 

3.1 

12,150 

108 

108 

108 

112 

127 

150 

lk7 

lkl 

111 

122 

109 

125 

122 

.137 

1979 

3.1 

,12,280 

111 

106 

110 

111 

111 

1*7 

158 

153 

137 

113 

112 

108 

123 

.138 

1980 

3.1 

12,390 

109 

110 

112 

119 

115 

132 

153 

lkl. 

IkO 

118 

109 

106 

122 

.137 

kVERAGE 
1171-  WW 

3.1 

12,273 

109 

108 

110 

Ilk 

118 

lk3 

153 

Ik6 

129 

118 

110 

113 

122 

.137 

V        9PC0      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       4IPC4      -    ACRE-fEt'  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED  (3 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 

NORTH  COAST 

FORTUNA 

Tvdo 

MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 il2°2 

1980 li575 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY«  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,^75 

1.1*75 

18.7 

21). 8 

2lt.O 

3>t.6 

28.3 

16.5 

1U6.9 

1971 

1,1*75 

1,1*75 

19.3 

19.6 

21.6 

31.6 

25.9 

20.0 

138.0 

1972 

1,1.75 

1.UT5 

19.8 

19.3 

2lt.6 

33.6 

26.2 

21.3 

lit  It. 8 

1973 

1,1*75 

1,1*75 

20.8 

19.9 

31.2 

3lt.0 

26.0 

21.6 

153.5 

1974 

1,1*86 

1,1.61 

22.2 

15.U 

28.5 

39.2 

31.0 

19.9 

156.2 

1975 

1,592 

1,575 

21.6 

20.7 

31.0 

33.U 

30.9 

2lt.3 

161.9 

1976 

1,592 

1,575 

30.0 

29.3 

36.1 

33.8 

38.2 

l67.lt 

1977 

1,676 

1,671 

21.5 

21.  U 

2U.2 

29.8 

26.8 

23.2 

1U6.9 

1978 

1,676 

1,671 

22.0 

2U.0 

29.0 

3lt.O 

27.0 

22.0 

158.0 

1979 

1,676 

1,671 

2li.O 

21.0 

28.0 

36.0 

25.0 

20.0 

15!».0 

1980 

1,921 

1,897 

27.0 

22.0 

22.0 

35.0 

29.0 

23.0 

158.0 

YEAR 

OK 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

M 

gpcd- 

W 

1970 

2.85 

U,  200 

75 

97 

9ll 

133 

110 

6it 

96 

.108 

1971 

2.81 

It  ,150 

79 

77 

85 

123 

102 

79 

91 

.102 

1972 

2.78 

It,  100 

80 

77 

98 

132 

105 

85 

96 

.108 

1973 

2.75 

U, 050 

87 

81 

126 

135 

105 

87 

10U 

.116 

1974 

2.71 

It,  030 

93 

63 

116 

157 

126 

81 

106 

.119 

1975 

2.68 

It,  260 

86 

80 

119 

126 

119 

9U 

10k 

.116 

1976 

2.61* 

U,  200 

119 

111. 

lltl 

130 

75 

109 

.122 

1977 

2.61 

It,  370 

83 

80 

91 

110 

101 

87 

92 

.103 

1978 

2.69 

>t,  510 

83 

87 

105 

122 

98 

80 

96 

.108 

1979 

2.78 

It,  660 

87 

71* 

99 

125 

88 

70 

91 

.102 

1980 

2.50 

it, 800 

s* 

75 

75 

118 

99 

79  ' 

90 

.101 

AVERAGE 

K7I-HKJ 

2.66 

It,  657 

88 

79 

93 

122 

95 

76 

92 

.103 

y       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpct      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
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TABLE   3  (co«tin»«d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MC  KINLEYVILLE-UNINCORPORATED 


HYDROLOOIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ»  


NORTH  COAST 


MC  KINLEYVII.LE  COMMUNITY  SERVICES   DISTRICT 


COMMUNITY  SERVICES   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  Wt  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER      All  accounts   in  district 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1972 

1973 

1,570 

12.6 

15.1 

16.0 

15.2 

lU.U 

13.6 

10.7 

1974 

1,670 

12.  U 

11.1 

12.0 

12.5 

15.5 

15.5 

20.6 

19.5 

18.3 

16.7 

13.2 

1U.1 

l6l.li 

1975 

1,750 

lU.2 

12.9 

lU.O 

13.1 

111. 2 

22. U 

22.6 

20.0 

19.1. 

16.1 

13.7 

16.7 

199.3 

1976 

1,798 

16.1 

lU.8 

17.0 

15.2 

20.8 

25.2 

26.9 

21.1 

21.5 

17.9 

17.3 

16.7 

230.5 

1977 

1,81.5 

16.0 

15.0 

12.8 

15.lt 

16.3 

18.8 

19.8 

18.3 

15.2 

16.3 

17.6 

18.2 

199.7 

1978 

1,917 

18.2 

16.5 

18.2 

19.3 

23.5 

28.9 

35.8 

35.6 

23.7 

23.8 

22.8 

23.6 

289.9 

1979 

1,968 

25.2 

21.3 

23.3 

23.2 

26.2 

38.9 

38.1 

39.8 

29.3 

26.3 

23.2 

30.1 

3l<li. 9 

1980 

2,051 

17.8 

22.1 

23.1 

29.0 

30.9 

37.9 

1.5.5 

1.0.2 

35.3 

31.0 

18.8 

23.7 

355-3 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

(ped- 

*-? 

1970 

1971 

1972 

1973 

U.O 

6,280 

67 

77 

82 

81 

7U 

72 

55 

1974 

U.O 

6,680 

60 

59 

58 

62 

75 

77 

99 

9U 

91 

8l 

66 

68 

7U 

.083 

1975 

U.o 

7,000 

65 

66 

65 

62 

65 

107 

10U 

92 

9? 

7U 

65 

77 

78 

.087 

1976 

U.O 

7,190 

72 

71 

76 

70 

93 

117 

121 

95 

100 

80 

80 

75 

88 

.099 

1977 

U.O 

7,380 

70 

73 

56 

70 

71 

85 

87 

80 

69 

71 

79 

80 

7U 

.083 

1978 

U.O 

7,670 

77 

77 

77 

8U 

99 

126 

151 

150 

103 

100 

99 

99 

10U 

.116 

1979 

U.O 

7,870 

103 

97 

96 

98 

107 

165 

156 

163 

12U 

108 

98 

123 

120 

.13U 

1980 

U.O 

8,200 

70 

93 

91 

118 

122 

15U 

179 

158 

1U3 

122 

76 

93 

118 

.132 

AVERAGE 

1«7|.««0 

U.O 

7,913 

83 

89 

88 

100 

109 

1U8 

162 

156 

123 

110 

91 

105 

11U 

.128 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       Ilpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
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TABLE    3     (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


STUDY 

COLORADO 

RIVER 

WATER  SUPPL 
Tvo. 

EL 

CENTRO 

MUNICIPAL  WATER 

DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

«7o_iL222 

"■996 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP    ' 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

4,837 

103.3 

101.9 

129.7 

160.6 

209.9 

241.7 

263.8 

246.9 

219.0 

171.7 

130.0 

111.8 

2,090.3 

1971 

4,963 

129.9 

126.2 

155.1 

169.0 

222.3 

249.0 

265.8 

247.7 

213.6 

185.5 

134.8 

115.7 

2,214.6 

1972 

4,992 

159.2 

133.1 

179.4 

175.2 

227.7 

233.6 

274.1 

243.8 

209.5 

143.6 

124.9 

126.0 

2.230.1 

1973 

5.059 

117.3 

112.0 

131.2 

172.4 

219.8 

251.1 

274.1 

242.6 

208.8 

187.7 

135.4 

122.8 

2.175,2 

1974 

5,124 

109.0 

119.3 

145.3 

173.1 

219.3 

251.4 

254.1 

266.0 

220.2 

179.5 

134.5 

114.4 

2.186.1 

1975 

5.1U4 

122.6 

121.9 

144.7 

161.3 

212.9 

259.5 

253.5 

261.1 

212.1 

185.0 

143.0 

129.3 

2,206.9 

1976 

5.233 

131.7 

120.9 

170.4 

166.7 

225.5 

258.7 

277.6 

270.8 

158.0 

179.9 

128.1 

127.2 

2.215.5 

1977 

5.350 

120.4 

124.9 

158.9 

186.4 

193.6 

253.5 

282.7 

220.3 

233.1 

181.3 

139.6 

117.9' 

2.212.6 

197S 

5.461 

119.0 

77.0 

89.0 

125.0 

155.0 

162.0 

227.0 

221.0 

200.0 

177.0 

-120.0 

100.0 

1.772,0 

1979 

5.535 

107.2 

126.0 

135.3 

95.8 

176.0 

182.1 

192.6 

167.0 

200.5 

185.7 

182.5 

124.3 

1.875.0 

1980 

5,608 

105.0 

106.9 

89.4 

115.9 

156.1 

174.5 

222.9 

183.3 

213.1 

133.9 

159.1 

105.4 

1,765.5 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (sped)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm* 

1970 

4.00 

19,332 

172 

188 

216 

277 

350 

417 

440 

412 

377 

287 

224 

187 

296 

.332 

1971 

3.98 

19,745 

212 

228 

253 

285 

363 

420 

434 

405 

361 

303 

228 

189 

307 

.344 

1972 

4.00 

19,992 

257 

230 

289 

292 

367 

389 

442 

393 

349 

232 

208 

203 

305 

.342 

1973 

4.07 

20,595 

184 

194 

206 

279 

344 

406 

429 

380 

338 

294 

219 

192 

289 

.324 

1974 

4.11 

21,049 

167 

202 

223 

274 

336 

398 

389 

408 

349 

275 

213 

175 

285 

.319 

1975 

4.15 

21,182 

187 

206 

220 

254 

324 

408 

386 

398 

334 

282 

225 

197 

285 

.319 

1976 

4.16 

21,782 

195. 

191 

252 

255 

334 

396 

411 

401 

242 

266 

196 

188 

278 

.311 

1977 

4.22 

22,581 

172 

198 

227 

275 

277 

374 

404 

315 

344 

259 

206 

168 

268 

.300 

1978 

4.26 

23,290 

165 

118 

123 

179 

215 

232 

314 

306 

286 

245 

172 

139 

208 

.233 

1979 

4.31 

23,860 

145 

189 

183 

134 

238 

254 

260 

226 

280 

251 

255 

168 

215 

.241 

1980 

4.28 

23,996 

141 

154 

120 

161 

210 

242 

300 

246 

296 

180 

221 

142      , 

201 

.225 

AVERAGE 

1971-HK) 

4.28 

23,715 

150 

154 

142 

158 

221 

243 

291 

259 

287 

225 

216 

150 

208 

.233 

1/     gpcd 
2/      «1pc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
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66 


TABLE   3   (ontirtu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   LAHONTON 


WATER  SUPPLIER 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1»70_il*2§ 

t»eo      •|-3" 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY E 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  _^____^^_^^^_^^_^^_^^^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3/ 

1971 

36.3 

34.8 

49.8 

59.3 

62.6 

85.2 

96.3 

94.0 

72.1 

50.1 

36.0 

35.4 

711.9 

1972 

34.3 

55.6 

60.3 

61.2 

74.7 

81.6 

100.7 

92.5 

65.1 

44.4 

41.0 

37.5 

748.9 

1973 

24.7 

31.6 

38.4 

80.8 

25.2 

62.1 

99.8 

93.5 

76.4 

56.6 

40.0 

38.4 

667.5 

1974 

41.6 

37.2 

45.0 

62.4 

80.0 

97.3 

101.2 

97.7 

81.2 

53.0 

40.3 

37.6 

774.5 

1975 

41.8 

37.5 

46.0 

56.5 

80.6 

90.0 

103.1 

93.8 

68.3 

55.8 

41.4 

41.8 

756.6 

1976 

33.4 

28.0 

38.3 

47.9 

59.8 

69.1 

69.7 

68.4 

50.2 

41.4 

32.1 

30.1 

568.4 

1977 

27.5 

28.5 

34.2 

45.9 

43.0 

56.4 

66.9 

62.3 

52.0 

39.5 

28.8 

25.9. 

510.9 

1978 

24.2 

22.0 

28.6 

35.0 

53.2 

62.9 

71.7 

70.7 

46.4 

43.5 

27.5 

26.8 

512.5 

1979 

26.4 

24.2 

33.8 

46.8 

58.4 

69.4 

76.9 

72.7 

59.8 

43.6 

29.5 

28.0 

569.5 

1980 

25.3 

23.8 

30.3 

43.4 

52.7 

66.8 

76.5 

77.3 

55.5 

44.9 

30.1 

27.2 

553.8 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

oocd- 

*-? 

1970 

V 

1971 

3,520 

333 

353 

456 

562 

574 

807 

883 

861 

683 

459 

341 

324 

554 

.620 

1972 

3,550 

312 

540 

548 

575 

679 

766 

915 

841 

611 

403 

385 

341 

576 

.645 

1973 

3,590 

222 

314 

345 

750 

226 

577 

897 

840 

709 

509 

371 

345 

509 

.570 

1974 

3,520 

381 

377 

412 

591 

733 

921 

927 

895 

769 

486 

382 

345 

603 

.675 

197S 

3,550 

380 

377 

418 

531 

732 

845 

937 

852 

641 

507 

389 

380 

584 

.654 

1976 

3,690 

292 

262 

335 

433 

523 

624 

609 

598 

453 

362 

290 

263 

421 

.472 

1977 

3,510 

253 

290 

314 

4  36 

395 

536 

615 

573 

494 

363 

274 

2  38 

399 

.447 

1978 

3,420 

228 

230 

270 

341 

502 

613 

676 

667 

452 

410 

268 

253 

411 

.460 

1979 

,  3,390 

251 

255 

322 

460 

556 

682 

732 

692 

588 

415 

290 

266 

460 

.515 

1980 

3,333 

245 

246 

293 

434 

510 

668 

740 

748 

555 

435 

301 

263. 

454 

.508 

AVERAGE 
1978*1M0 

3,381 

241 

244 

295 

412 

523 

654 

716 

702 

532 

420 

286 

261 

442 

.495 

1/       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
J/       Ilpcl     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
3/      DATA   NOT   AVAILABLE 


METERED        [J] 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (coMimj.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


BAKERSFIELD 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


PRIVATE  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

106,900 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  ^^^^^^^^^^^_^_^^^^^_^^^___ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

37,079 

613 

616 

91. 0 

1,276 

l,96l 

2,21.3 

2,605 

2,393 

l,76l 

1,21.0 

807 

5*9 

17,001. 

1971 

37,276 

558 

596 

1,055 

1,190 

1,267 

2,027 

2,573 

2,398 

1,71.8 

1,203 

770 

596 

15,981 

1972 

37,381 

598 

811 

1,267 

1,382 

1,920 

1,971 

2,1.82 

2,201 

1,567 

1,015 

579 

553 

16,31.6 

1973 

37,709 

5*3 

593 

610 

1,21(0 

1,965 

2,316 

2,507 

2,228 

1,61.7 

1,150 

T*2 

553 

16,091. 

1974 

38,075 

560 

670 

833 

l,l6l 

1,859 

2,225 

2, 1*25 

2,271 

1,851 

1,066 

660 

577 

16,158 

1975 

38.30U 

61.6 

608 

865 

1,001 

1,806 

2,181 

2,297 

2,131. 

1,771. 

1,105 

775 

650 

15,81.2 

1976 

38,921 

763 

711 

1,028 

1,13* 

1,821 

2,082 

2,309 

1,900 

1,329 

1,103 

792 

71.6 

15,718 

1977 

142,058 

633 

7*6 

859 

1,210 

1,135 

1,771. 

2,080 

1,785 

1,517 

1,181 

828 

67* 

llt.1.22 

1978 

1)2, 908 

565 

51.9 

667 

81.2 

1,71* 

2,11.1 

2,359 

2,250 

1,382 

1,U1.3 

923 

771 

15,606 

1979 

1*11,391* 

696 

621. 

771 

1,237 

1,962 

2,312 

2,1.12 

2,278 

I.8U7 

1,305 

922 

8U8 

17. 211. 

1980 

1*5,1.82 

30,875 

663 

631. 

783 

1,253 

1,558 

2,063 

2,1*76 

2,306 

1,773 

1,1.50 

1,002 

777 

16,738 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    if 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

OXd-' 

tunc*-' 

1970 

3.306 

122,600 

161 

179 

21*7 

3*7 

516 

610 

685 

630 

1.79 

326 

219 

11*1. 

380 

.1.26 

1971 

3.295 

122,81.3 

1*7 

173 

277 

323 

333 

550 

676 

630 

1.7* 

316 

209 

157 

356 

.399 

1972 

3.285 

122,778 

157 

228 

333 

375 

501. 

535 

652 

578 

1.25 

267 

157 

1*5 

36U 

.fcofl 

1973 

3.273 

123,1. 1*0 

11.2 

172 

159 

335 

51* 

625 

655 

582 

1.1.5 

301 

200 

1*5 

357 

.1.00 

1974 

3.263 

12U, 220 

1*5 

193 

216 

312 

*83 

597 

630 

590 

*97 

277 

177 

150 

356 

.399 

1975 

3.252 

12U,  51*9 

167 

17* 

221. 

267 

1.68 

581* 

595 

553 

*75 

286 

207 

168 

3*8 

.390 

1976 

3.21*1 

126,127 

195 

19* 

263 

300 

1.66 

550 

591 

1.86 

351 

282 

209 

191 

3*0 

.381 

1977 

3.230 

135,831 

150 

196 

201. 

297 

270 

1*35 

*9* 

1*21. 

372 

280 

203 

160 

291 

.326 

1978 

3.219 

138,101* 

131 

1*2 

156 

203 

1.00 

517 

551 

526 

33* 

337 

223 

180 

310 

.31*7 

1979 

3.208 

11*2,398 

158 

157 

175 

290 

1.1*1* 

5*1 

5*6 

516 

1*32 

296 

216 

192 

331 

.371 

1980 

3.197 

l!*5,390 

1*7 

150 

17* 

287 

31*6 

1*73 

51*9 

512 

H06 

322 

230 

172    ' 

315 

.353 

AVERAGE 

1971- »«0 

3.208 

11*1,961. 

1U6 

150 

168 

260 

397 

510 

5*9 

518 

391 

318 

223 

181 

319 

.357 

1/     gpcd 
J/      atpct 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALL 


METERED        Q 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       2J 
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TABLE    3    (continu.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


t;;a:^  :.akv 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

r970_iil559 

l6-625 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LZl 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

It,  031 

*,0l6 

77 

79 

118 

183 

225 

260 

335 

275 

217 

168 

75 

78 

2,090 

1971 

14,077 

6U 

79 

161 

l8lt 

19>< 

206 

317 

266 

210 

162 

101 

81 

2,025 

1972 

*,159 

67 

93 

226 

162 

230 

279 

268 

280 

190 

119 

60 

78 

2,052 

1973 

*,260 

62 

59 

73 

1*1 

230 

271 

238 

278 

175 

133 

92 

77 

1,829 

1074 

*,296 

62 

78 

93 

152 

239 

251 

299 

281t 

216 

136 

88 

73 

1,971 

1975 

*,315 

91 

93 

95 

129 

2lU 

260 

262 

269 

160 

151 

100 

103 

1,927 

1976 

U.385 

99 

10* 

78 

92 

137 

208 

30lt 

299 

299 

179 

169 

1*5 

2,113 

1977 

*,**7 

79 

92 

1** 

13U 

109 

162 

182 

153 

152 

121* 

139 

80   . 

1,550 

1978 

*,500 

39 

37 

67 

77 

177 

217 

273 

226 

180 

130 

101 

81 

1,605 

1979 

li,600 

115 

95 

85 

281* 

218 

265 

188 

255 

175 

13* 

111. 

88 

2,016 

1980 

*,938 

It. 931 

99 

8* 

97 

1?T 

186 

202 

29* 

26* 

187 

166 

lilt 

95 

1.9*5 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

*W 

1970 

3.625 

lit,  600 

170 

193 

261 

*18 

1.9T 

59* 

71*0 

608 

*95 

371 

171 

172 

392 

.*39 

1971 

3.600 

ll*,700 

1*0 

192 

353 

1*17 

U26 

1*67 

696 

58* 

*?6 

355 

229 

178 

377 

•  *22 

1972 

3.57* 

lit, 900 

11*5 

215 

U89 

362 

1*98 

621. 

580 

606 

*25 

258 

13* 

169 

376 

•  *21 

1973 

3.5*9 

15,100 

132 

11*0 

156 

311 

1*91 

598 

508 

59U 

386 

28U 

203 

16* 

332 

.372 

1974 

3.523 

15,100 

132 

181* 

199 

336 

511 

55>* 

639 

607 

1*77 

291 

19* 

156 

358 

.*01 

1975 

3.1*98 

15,100 

19>t 

220 

203 

285 

1*57 

57* 

560 

575 

353 

323 

221 

220 

350 

.392 

1976 

3."t72 

15,200 

210 

21*1. 

166 

202 

291 

1*56 

61*5 

635 

656 

380 

371 

308 

380 

.*26 

1977 

3.UUT 

15,300 

167 

215 

30* 

292 

230 

353 

38* 

323 

331 

261 

303 

169 

278 

.311 

1978 

3. It  22 

15,lt00 

82 

86 

1*0 

167 

371 

1*70 

572 

*73 

390 

272 

219 

170 

286 

.320 

1979 

3.391 

15,600 

238 

217 

176 

607 

*51 

566 

389 

527 

37* 

277 

2** 

182 

35* 

.396 

1980 

3.382 

16,700 

191 

173 

187 

313 

359 

1*03 

568 

510 

373 

321 

228 

18* 

318 

.356 

AVERAGE 
H74-1M0 

3.398 

15,900 

170 

159 

168 

362 

391* 

l*8o 

510 

503 

379 

290 

230 

179 

319 

.357 

1/       9PC0      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/       »!pc«      -    ACRE-FEE'  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION        g] 
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TABLE   3   (connxu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MOJAVE     (UNINCORPORATED) 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   LAHONTAN 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MOJAVE   PUBLIC   UTILITY   DISTRICT 


PUBLIC  UTILITY   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970  NA 

1980  NA 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY CD 

■    ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    .  .CD 

OTHER  Unincorporated  Area  Known  as  Mojave 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1006 

17.7 

20.4 

24.6 

39.6 

38.5 

50.2 

55.1 

55.5 

54.1 

34.8 

24.7 

17.6 

432.8 

1971 

1006 

16.7 

24.6 

24.8 

29.9 

33.4 

47.7 

53.3 

63.4 

48.6 

36.8 

27.4 

18.2 

424.8 

1972 

1006 

16.1 

24.1 

33.7 

33.7 

40.0 

43.3 

58.4 

54.4 

47.5 

36.5 

22.2 

16.7 

426.6 

1973 

1006 

20.9 

18.6 

21.4 

31.1 

41.4 

60.0 

58.9 

69.2 

53.3 

45.2 

23.0 

13.3 

456.3 

1974 

1006 

19.0 

22.0 

24.4 

38.7 

45.4 

51.2 

62.2 

59.3 

46.4 

41.2 

29.4 

24.3 

463.5 

1875 

1006 

18.6 

18.7 

16.1 

26.3 

40.4 

52.8 

54.5 

61.2 

52.3 

36.7 

27.9 

21.8 

427.3 

1976 

1008 

25.0 

17.5 

26.1 

31.9 

42.1 

50.5 

51.7 

57.3 

40.3 

31.2 

28.9 

30.9 

433.4 

1977 

1008 

20.3 

20.9 

23.4 

29.3 

35.4 

44.9 

50.1 

60.8 

46.4 

36.3 

28.4 

29.6  , 

425.8 

1978 

1015 

17.3 

18.0 

16.7 

17.3 

44.6 

59.1 

74.6 

61.5 

43.3 

51.2 

31.3 

20.4 

455.3 

1979 

1021 

22.8 

19.5 

23.2 

27.9 

42.6 

52.0 

51.1 

53.9 

54.2 

36.2 

28.7 

19.4 

431.5 

1980 

1022 

22.4 

15.9 

18.3 

35.1 

34.1 

39.4 

55.9 

56.3 

52.0 

38.2 

25.9 

31.5 

425.0 

YEAR 
OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (90Cd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

••PC.&' 

1970 

2.79 

2,807 

203 

260 

282 

470 

442 

596 

633 

638 

642 

400 

293 

202 

422 

.473 

1971 

2.80 

2,817 

191 

312 

284 

354 

382 

564 

610 

726 

575 

421 

324 

208 

413 

.463 

1972 

2.81 

2,827 

184 

294 

385 

397 

456 

511 

666 

621 

560 

416 

262 

191 

412 

.461 

1973 

2.82 

2,837 

238 

234 

243 

365 

471 

705 

670 

787 

626 

514 

270 

151 

441 

.494 

1974 

2.84 

2,857 

215 

275 

275 

452 

513 

597 

702 

670 

541 

465 

343 

274 

444 

.497 

1975 

2.85 

2,867 

209 

233 

181 

306 

455 

614 

613 

689 

608 

413 

324 

245 

408 

.457 

1976 

2.86 

2,883 

280 

209 

292 

369 

471 

584 

578 

641 

466 

349 

334 

346 

411 

.460 

1977 

2.87 

2,893 

226 

258 

261 

338 

395 

517 

559 

678 

535 

405 

327 

330 

403 

.451 

1978 

2.88 

2,923 

191 

220 

184 

197 

492 

674 

823 

679 

494 

565 

357 

225 

427 

.478 

1979 

2.89 

2,955 

249 

236 

253 

315 

465 

587 

558 

588 

611 

395 

324 

212 

400 

.448 

1960 

2.91 

2,974 

243 

184 

198 

393 

370 

442 

606 

611 

583 

414 

290 

342 

390 

,437 

AVERAGE 

mi-KH 

2.89 

2,951 

228 

213 

212 

302 

442 

568 

662 

626 

563 

458 

324 

260 

406 

,455 

1/     gpcd 
2/     «ipc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (c.nl,nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   LAHONTON 


INDIAN   WELLS   VALLEY   WATER   DISTRICT 


WATER  SUPPLIER    . 

T>p,  COMMERCIAL    WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.™        7»629 

i""     15-929 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY LD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .  O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2,217 

23.7 

22.6 

28.2 

39.4 

47.8 

60.7 

73.1 

73.2 

55.9 

42.0 

30.8 

22.9 

570.3 

1971 

2,403 

24.8 

25.4 

36.5 

47.7 

46.6 

65.8 

82.0 

77.1 

66.4 

46.0 

35.3 

27.6 

581.2 

1972 

2,703 

26.1 

31.8 

50.6 

49.0 

57.4 

79.0 

94.2 

89.2 

68.3 

52.2 

35.3 

31.8 

664.9 

1973 

3,001 

32.0 

23.2 

41.1 

50.8 

67.6 

82.7 

107.1 

104.0 

77.5 

60.1 

48.3 

34.3 

728.7 

1974 

3,261 

34.6 

35.6 

44.4 

64.8 

79.9 

92.3 

117.7 

91.8 

99.0 

69.1 

42.5 

40.9 

812.6 

1975 

3,457 

39.9 

41.5 

47.5 

60.6 

73.0 

99.2 

107.3 

107.3 

101.9 

100.3 

59.3 

54.3 

892.1 

1976 

3,642 

51.1 

44.5 

39.4 

62.9 

63.6 

96.4 

93.5 

133.2 

85.3 

92.3 

53.0 

57.8 

873.0 

1977 

3,830 

38.8 

45.3 

39.2 

62.3 

55.1 

91.1 

90.8 

134.4 

98.9 

86.2 

58.4 

58.9 

859.4 

1978 

4,087 

39.2 

38.1 

36.5 

52.5 

63.9 

91.7 

148.8 

141.3 

113.0 

84.9 

76.1 

62.2 

948.2 

1979 

4,588 

47.1 

42.9 

45.6 

115.0 

83.8 

.13.1 

129.6 

215.0 

119.3 

108.3 

83.6 

62.3 

L.165.6 

1980 

5,000 

53.0 

47.6 

120.4 

134.0 

81.8 

95.0 

L33.4 

160.0 

150.3 

109.1 

98.4 

61.7 

1,244.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

M 

gpcd- 

«>pc«2-' 

1970 

3.44 

7.629 

100 

106 

119 

172 

202 

265 

309 

310 

244 

178 

135 

97 

187 

.209 

1971 

3.41 

8,206 

97 

111 

143 

194 

183 

267 

322 

303 

270 

181 

143 

108 

194 

.217 

1972 

3.39 

9,163 

92 

120 

178 

178 

202 

287 

332 

314 

248 

184 

128 

112 

198 

.222 

1973 

3.36 

10,083 

102 

82 

131 

168 

216 

273 

343 

333 

256 

192 

160 

110 

198 

.222 

1974 

3.34 

10,892 

102 

117 

131 

198 

237 

282 

349 

272 

303 

205 

130 

121 

204 

.228 

1975 

3.31 

11,443 

112 

130 

134 

177 

206 

289 

302 

302 

297 

283 

173 

153 

214 

.240 

1976 

3.29 

11,975 

138 

128 

106 

175 

171 

268 

252 

359 

237 

249 

148 

156 

199 

.223 

1977 

3.26 

12,486 

100 

130 

101 

166 

142 

243 

235 

347 

264 

223 

156 

152 

189 

.212 

1978 

3.24 

13,222 

96 

103 

89 

132 

156 

231 

363 

345 

285 

207 

192 

152 

196 

.220 

1979 

3.21 

1,4,728 

103 

104 

100 

260 

184 

256 

284 

471 

270 

237 

189 

136 

217 

.243 

1980 

3.19 

15,929 

107 

103 

244 

280 

166 

199 

270 

324 

315 

221 

206 

125 

213 

.239 

AVERAGE 

iiii-iwg 

3.21 

14,626 

102 

103 

144 

224 

169 

229 

306 

380 

290 

222 

196 

138 

209 

.234 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       alpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

6—77656 


COMBINATION       □ 


71 


TABLE     3     (contmu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


TULARE  LAKE 

SHATTER 

TvDe 

MUNICIPAL  WATER   DISTRICT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

5.327 

6.9T5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY [Z) 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,655 

32 

31 

53 

68 

110 

135 

1U8 

127 

91 

65 

39 

27 

926 

1971 

1,690 

31 

29 

5* 

62 

81. 

126 

150 

128 

95 

60 

37 

31 

887 

1972 

1,725 

30 

1*1 

69 

75 

10U 

127 

138 

120 

82 

52 

29 

29 

896 

1973 

1,760 

28 

28 

30 

70 

111* 

134 

Htlt 

122 

83 

59 

2k 

in 

877 

1974 

1,795 

28 

38 

1.1* 

67 

113 

1I40 

1*9 

135 

103 

60 

3k 

30 

91*1 

1975 

1,830 

3k 

33 

kg 

67 

111 

139 

1U2 

12U 

97 

58 

39 

31. 

927 

1976 

1,865 

m 

38 

61 

65 

107 

135 

lfcl 

110 

73 

52 

37 

36 

902 

1977 

1,900 

31 

35 

1*5 

71 

61* 

107 

118 

106 

79 

61 

37 

31    . 

785 

1978 

2,016 

26 

25 

29 

1*0 

93 

117 

126 

118 

63 

67  - 

37 

30 

771 

1979 

2,027 

28 

26 

3k 

65 

112 

131 

139 

118 

90 

58 

39 

36 

876 

1980 

2.0U8 

28 

28 

38 

67 

9U 

118 

135 

119 

91 

73 

1.8 

36 

875 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

mmP 

1970 

3.219 

5,300 

195 

209 

323 

1.28 

670 

8U9 

901 

773 

572 

396 

BUS 

161* 

1.79 

.536 

1971 

3.238 

5,500 

182 

188 

317 

376 

1.93 

76U 

880 

751 

576 

352 

221. 

182 

1*1*2 

.1*95 

1972 

3.256 

5,600 

173 

252 

397 

l>  1.6 

599 

756 

795 

691 

1.88 

300 

173 

167 

1*37 

.1*89 

1973 

3.275 

5,800 

156 

172 

167 

1.02 

63I. 

770 

801 

679 

U77 

328 

138 

228 

1*11* 

.1*61* 

1974 

3.29k 

5,900 

153 

230 

21.1 

379 

618 

791 

815 

738 

582 

328 

192 

1« 

1*37 

.1*89 

1975 

3.313 

6,100 

180 

193 

259 

366 

587 

760 

751 

656 

530 

307 

213 

180 

1*16 

.1.66 

1976 

3.331 

6,200 

2U5 

211 

317 

3**9 

557 

726 

731" 

572 

392 

271 

199 

187 

397 

.l»l<5 

1977 

3.350 

6,1.00 

156 

195 

227 

370 

323 

557 

595 

531. 

1.11 

307 

193 

156 

336 

.376 

1978 

3.369 

6,800 

123 

131 

138 

19G 

uu 

571. 

598 

560 

309 

318 

181 

ll*2 

311 

.31.8 

1979 

3.387 

6,900 

131 

135 

159 

311. 

521. 

633 

650 

552 

1.35 

271 

188 

168 

3U 

.390 

1980 

3.U06 

7,000 

129 

138 

175 

319 

U33 

562 

622 

5I.8 

U33 

336 

229 

166 

31*2 

.383 

AVERAGE 

1971- 19 «0 

3.387 

6,900 

128 

135 

157 

276 

1*66 

590 

623 

553 

392 

308 

199 

159 

33U 

.31k 

GALLONS  PER  CAPITA 
ACRE-FEET  PER  CAPI 


PER  DAY 

rA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      |T1  COMBINATION       Q 
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TABLE    }    (continunj) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


TULARE  LAKE 

TEHACHAPI 

Tvd« 

MUNICIPAL  WATER   DISTRICT 

CITY  CENSUS  POPULATION  , 

1»70__i*2ii 

I980___il080 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY H 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mi 

lion  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,250 

7 

7 

8 

13 

18 

32 

*9 

1.2 

33 

21. 

20 

1U 

267 

1971 

1,239 

17 

19 

20 

1.9 

30 

1.5 

33 

•tO 

18 

37 

11. 

9 

331 

1972 

1.251* 

9 

15 

20 

21 

63 

3b 

1.6 

35 

21 

17 

18 

16 

315 

1973 

1.27U 

15 

1* 

9 

33 

30 

52 

1.6 

33 

27 

21. 

13 

10 

306 

1974 

1,289 

9 

10 

11 

15 

29 

1.2 

1.1 

36 

33 

15 

13 

9 

263 

1975 

1,289 

11 

9 

11 

11 

29 

37 

1.9 

1.0 

31 

19 

10 

lit 

271 

1976 

1,295 

Ik 

10 

15 

17 

32 

38 

k9 

U0 

2k 

23 

17 

15 

291. 

1977 

1,330 

13 

13 

13 

21 

20 

37 

U5 

36 

31 

25 

15 

13 

282 

1978 

1,3*0 

11 

11 

13 

12 

31 

1.3 

1.6 

b* 

29 

25 

13 

Ik 

292 

1979 

1,351 

13 

12 

111 

19 

* 

27 

U8 

ko 

36 

23 

15 

15 

296 

1980 

1,355 

13 

13 

11. 

20 

21. 

1.0 

2U 

66 

3k 

27 

20 

30 

325 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    H 

ANNUALLY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm* 

1970 

3.369 

U.200 

51* 

60 

61 

103 

138 

25>t 

376 

323 

262 

19* 

159 

108 

17* 

.195 

1971 

3.333 

1..200 

131 

162 

15* 

389 

230 

357 

253 

307 

1*3 

281. 

111 

69 

216 

.21.2 

1972 

3.297 

1»,200 

69 

123 

15* 

167 

*6* 

270 

353 

269 

167 

131 

1*3 

123 

205 

.230 

1973 

3.262 

It,  200 

115 

119 

69 

262 

230 

ltl3 

353 

253 

21U 

18* 

103 

77 

200 

.22lt 

1974 

3.226 

It,  200 

69 

85 

8U 

119 

223 

333 

315 

276 

262 

115 

103 

69 

172 

.193 

197S 

3.190 

It, 100 

87 

78 

87 

89 

228 

301 

386 

315 

252 

11.9 

81 

110 

181 

.203 

1976 

3.151. 

It,  100 

110 

8I1 

118 

138 

252 

309 

386 

315 

195 

181 

138 

118 

196 

.220 

1977 

3.118 

It, 100 

102 

113 

102 

171 

157 

301 

351. 

283 

252 

197 

122 

102 

188 

.211 

1978 

3.083 

It, 100 

87 

96 

102 

98 

2UU 

350 

362 

3I.6 

236 

197 

106 

110 

195 

.218 

1979 

3.0U7 

,  It, 100 

102 

105 

110 

15* 

268 

220 

378 

315 

293 

181 

122 

118 

198 

.222 

1980 

3.011 

It,  100 

102 

109 

110 

163 

189 

325 

189 

519 

276 

212 

163 

236    ■ 

217 

.8*3 

AVERAGE 

3.0li7 

It,  100 

9T 

103 

107 

138 

23>t 

298 

310 

393 

268 

19T 

130    ' 

155 

203 

.227 

y       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

1/       alpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


TULARE  LAKE 

HANFORD 

TVD« 

MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

21,02? 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  +  OUTSIDE CO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

6,093 

h.Uh 

68 

69 

108 

170 

250 

276 

311. 

291 

221 

151. 

9k 

71 

2,086 

1971 

6,176 

77 

32 

11.2 

163 

181 

276 

336 

297 

219 

ll<9 

9h 

7» 

2,090 

1972 

6,30li 

7U 

97 

177 

203 

280 

300 

336 

291 

201. 

139 

81 

77 

2,259 

1973 

6,1.88 

76 

69 

80 

lW 

2U8 

292 

31». 

278 

196 

120 

86 

71 

1,976 

1974 

6,551. 

73 

81 

99 

157 

259 

301 

328 

293 

228 

120 

79 

73 

2,091 

1975 

6,718 

81 

75 

98 

11.7 

261 

307 

326 

290 

19". 

136 

96 

89 

2,100 

1976 

6,859 

116 

89 

132 

lUO 

26U 

276 

318 

236 

167 

123 

96 

93 

2,050 

1977 

7,023 

81 

85 

102 

150 

li.0 

216 

251 

222 

178 

133 

82 

66   | 

1,706 

1978 

7,171 

73 

69 

82 

88 

206 

266 

295 

281. 

163 

169  - 

95 

89 

1,879 

1979 

7,370 

85 

77 

97 

161. 

262 

311. 

319 

290 

21.2 

172 

100 

98 

2,220 

1980 

7,650 

5,738 

89 

87 

103 

168 

239 

291. 

330 

300 

221 

175 

192 

100 

2,235 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

gpcd- 

npe.2:' 

1970 

2.987 

18,200 

121 

135 

191 

311 

1.1.3 

505 

557 

516 

1.05 

273 

172 

126 

311. 

.352 

1971 

3.051. 

18,900 

131 

155 

21.2 

287 

309 

1.87 

573 

507 

386 

25U 

166 

126 

303 

.339 

1972 

3.122 

19,700 

121 

170 

290 

3U3 

It  58 

508 

550 

1*77 

3U5 

228 

137 

126 

313 

.351 

1973 

3.189 

20,700 

118 

119 

125 

235 

386 

1.70 

I.89 

1.33 

316 

187 

138 

111 

262 

.293 

1974 

3.256 

21,300 

111 

136 

150 

21.6 

392 

U71 

1.97 

Ui. 

357 

182 

121* 

111 

269 

.301 

1975 

3. 321* 

22,300 

117 

120 

1U2 

220 

378 

1.59 

U72 

1.19 

290 

197 

1U3 

129 

258 

.289 

1976 

3.391 

23,300 

161 

132 

183 

200 

365 

395 

MO 

327 

239 

170 

137 

129 

2k0 

.269 

1977 

3.1*58 

2U.300 

108 

125 

135 

206 

186 

296 

333 

295 

2kk 

177 

112 

88 

192 

.215 

1978 

3.525 

25,300 

93 

97 

105 

116 

263 

350 

376 

362 

215 

215 

125 

113 

203 

.227 

1979 

3.593 

,26,500 

103 

10U 

118 

206 

319 

395 

388 

353 

30*. 

209 

126 

119 

230 

.258 

1980 

3.660 

26,000 

103 

107 

119 

200 

275 

350 

380 

3U6 

263 

202 

15U 

115    ' 

218 

.21.1. 

AVERAGE 

1971-1990 

3.593 

26,600 

100 

103 

111. 

IT* 

286 

365 

381 

351. 

261 

209 

135 

116 

217 

.2lt3 

1/     gpcd 
2/     «ipc< 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION 
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TABLE     3    Uontmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SACRAMENTO 

LAKEPORT 

Tvdd 

MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

3»°°5 

3.6T5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1070 

1,237 

1,192 

11.1 

10.7 

11.8 

lU.ii 

26.5 

30.5 

37.2 

32.5 

25.3 

12.3 

11.7 

10.7 

23U.T 

107 1 

1,260 

1,215 

10.7 

10.5 

12.0 

12.6 

16.6 

25.0 

31.5 

30.3 

23.5 

17.1 

12.5 

10.6 

212.9 

1972 

1,286 

1,21.1 

11.1 

10.3 

11.8 

13.1 

20.9 

26.5 

32.3 

31. U 

21.5 

13.0 

11.3 

13.2 

216.  U 

1873 

1,313 

1,268 

11. u 

10.5 

11.5 

16.5 

25.1 

28.5 

33.8 

32.2 

21.8 

15.3 

8.8 

11.6 

227.0 

1S74 

1.U51 

1,1.06 

11.5 

10.0 

11.6 

12. U 

22.9 

29.U 

32.0 

32.0 

27.0 

18.7 

11.0 

12.8 

231.3 

1975 

1,523 

1,1.78 

12.2 

10.6 

ll.lt 

12.1* 

20.3 

28.9 

31.1* 

29.2 

2U.6 

lfc.7 

n.6 

12.0 

219.3 

1976 

1,568 

1,522 

11.8 

11.3 

13.5 

11*. 1 

25.2 

26.5 

30.6 

22.8 

21.1 

15.6 

13.0 

11.9 

217.  <• 

1(77 

1,578 

1,532 

11.8 

9.0 

8.7 

10.3 

9.6 

13.8 

17.0 

15.3 

12.1 

10.5 

8.9 

10.2    , 

137.2 

1S78 

1,588 

1.5U2 

10.1 

9.3 

8.0 

10.5 

16.1. 

22.0 

26.3 

26.2 

16.6 

18.0 

13.7 

12.8 

189.9 

1979 

1,89*1 

1,838 

9.9 

10.7 

11.0 

11.9 

18.5 

26.5 

29.3 

28.6 

21*. 3 

17.8 

i*.5 

12.0 

215.0 

1980 

1,881* 

1,838 

11.3 

12.6 

13.6 

llt.O 

23.2 

18.2 

26.7 

30.7 

23.5 

17.2 

13.14 

13.2 

217.6 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped-' 

W 

1970 

2.52 

3,120 

115 

122 

122 

15U 

27*. 

326 

385 

336 

270 

127 

125 

111 

206 

.231 

1971 

2.U7 

3,110 

111 

121 

121t 

135 

172 

268 

327 

311* 

252 

177 

13* 

110 

188 

.211 

1972 

2.1*2 

3,110 

115 

111. 

122 

lUo 

217 

281. 

335 

326 

230 

135 

121 

137 

190 

.213 

1973 

2.37 

3,110 

118 

121 

119 

177 

260 

305 

351 

331. 

231. 

159 

91. 

120 

200 

.221. 

1974 

2.32 

3,360 

110 

106 

111 

123 

220 

292 

307 

307 

268 

180 

109 

123 

189 

.212 

1975 

2.27 

3,1*50 

lilt 

110 

107 

120 

190 

279 

291. 

273 

238 

137 

112 

112 

IT* 

.195 

1976 

2.21 

3,1*70 

110 

112 

125 

135 

23U 

255 

281. 

212 

203 

1U5. 

125 

111 

171 

.192 

1977 

2.16 

J,fclO 

112 

9k 

82 

101 

91 

135 

161 

1U5 

118 

99 

87 

96 

110 

.123 

1978 

2.11 

3,350 

97 

99 

77 

10U 

158 

219 

253 

252 

165 

173 

136 

123 

155 

.171* 

1979 

2.06 

3,900 

82 

90 

91 

102 

153 

226 

21*2 

237 

208 

1U7 

121. 

99 

151 

.169 

1980 

2.01 

3,780 

96 

115 

116 

123 

198 

160 

228 

262 

207 

IfcT 

118 

113 

15T 

.176 

tVERAGC 

2.06 

3,677 

92 

101* 

95 

110 

170 

202 

21*1 

250 

193 

156 

126 

112 

15"» 

.172 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

J/       ilpcl      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       J] 
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TABLE    3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH  LAHONTAN 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  PACIFIC  NATIONAL 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

6.608 

mnn  6.525 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-t  OUTSIDE — - 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  _____________________________ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2.3U8 

29.9 

32.8 

32.9 

27.7 

62.9 

66.1* 

77.8 

89.1* 

62.7 

68.3 

53.9 

35.6 

6U0.3 

1971 

2,365 

25.6 

29.2 

29.3 

35.1 

1*5.9 

60.5 

70.7 

87.1 

78.8 

1*1.9 

51*. 1* 

35.7 

59U.  2 

1972 

2,365 

25.2 

29.2 

36.8 

26.6 

1*8.6 

97.7 

63.5 

110.1* 

123.2 

51.1 

55.3 

37.8 

705.1* 

1973 

2,373 

25.3 

30.2 

36.9 

25.3 

57.3 

99.6 

75.2 

121.0 

65.5 

58.3 

61.1 

28.2 

683.9 

1974 

2,375 

23.8 

27.3 

35.8 

28.1 

72.2 

83.7 

69.2 

113.7 

79.0 

57.8 

71.0 

30.7 

692.3 

1975 

2,1*12 

32.0 

30.9 

30.9 

25.8 

65.6 

7U. 8 

69.8 

108.1* 

59.3 

71.6 

1*2.5 

28.8 

61*0.1* 

1976 

2,1*38 

2,1*05 

27.6 

28.9 

29.5 

32.1* 

52.8 

79.6 

90.7 

92.2 

69.1 

63.0 

1*5.3 

30.8 

61*1.9 

1977 

2,1*88 

2,1*55 

28.9 

30.1* 

27.9 

28.8 

1*1*. 9 

1.9.8 

72. >» 

9>*.3 

89.7 

60. T 

37.2 

39.8    . 

601..  8 

1978 

2,521 

2.U87 

2U. 7 

29.5 

37.6 

27.0 

1*3.5 

57.5 

1*9.1 

89.7 

7U.6 

58.3. 

••9.9 

30.9 

572.3 

1979 

2,583 

2,551* 

22.6 

26.9 

33.2 

20.6 

50.5 

101.0 

68.7 

112.3 

73.0 

63.9 

73.3 

27.9 

673.9 

1980 

2,600 

2,561* 

23.8 

36.2 

31.2 

27.2 

70.0 

67.8 

77.0 

107.0 

63.3 

71.2 

39.8 

36.5 

651.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (sped)    "/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

**<-£' 

1970 

2.82 

6,610 

1U6 

177 

161 

ll*0 

307 

335 

380 

1.36 

316 

333 

272 

IT* 

265 

.297 

1971 

2.79 

6,590 

125 

158 

ll»3 

178 

225 

306 

3U6 

1*26 

399 

205 

275 

175 

2l»7 

.277 

1972 

2.76 

6,530 

121* 

151. 

182 

136 

21*0 

1*99 

311. 

5*5 

629 

252 

282 

187 

295 

.330 

1973 

2.73 

6,U90 

126 

166 

183 

130 

285 

512 

371. 

601 

336 

290 

311* 

ll»0 

289 

.321. 

1974 

2.71 

6,1*30 

119 

152 

180 

1V6 

362 

l»3l* 

3U7 

570 

1*10 

290 

368 

151* 

295 

.330 

1975 

2.68 

6,1*60 

160 

171 

151. 

133 

328 

386 

31*9 

5Ul 

306 

357 

219 

lUU 

272 

.305 

1976 

2.65 

6,1*60 

138 

15k 

1U  7 

167 

261* 

1*11 

1.53 

1.60 

357 

315 

231* 

151. 

271 

.301* 

1977 

2.62 

6,530 

1U3 

166 

138 

11*7 

222 

251* 

358 

,1*66 

J»56 

300 

190     ' 

197 

2-51. 

.281. 

1976 

2.60 

6,550 

122 

161 

185 

137 

211* 

293 

2U2 

1*1*2 

380 

287 

251* 

152 

239 

.268 

1979 

2.57 

6,650 

110 

1UU 

161 

103 

21*5 

506 

333 

5U5 

366 

310 

367 

135 

278 

.311 

1980 

2. 51. 

6,610 

116 

189 

152 

137 

31*2 

31*2 

376 

522 

319 

31*7 

201 

178 

269 

.301 

IVERAGE 

H7I-19K) 

2.57 

6,603 

116 

165 

166 

126 

267 

380 

317 

503 

355 

315 

271* 

155 

262 

.293 

V     gpcd 
_/     "ipc" 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3  (c.ntinu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

"•125 

man  64,615 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY \E2 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

222.7 

226.6 

250.7 

303.6 

369.4 

361.2 

426.6 

421.6 

370.7 

316.0 

264.9 

209.4 

3,743.4 

1971 

222.0 

220.0 

279.6 

289.0 

306.2 

362.8 

424.3 

433.6 

374.3 

321.5 

264.1 

229.6 

3,727.0 

1072 

237.0 

255.1 

300.5 

329.3 

367.1 

365.7 

434.9 

400.9 

335.8 

298.8 

250.1 

236.3 

3,811.5 

1973 

226.7 

192.1 

220.1 

293.9 

341.7 

384.9 

403.1 

396.6 

328.1 

314.1 

243.1 

229.4 

3,573.8 

1874 

201.6 

235.2 

224.9 

297.5 

327.6 

384.7 

427.0 

395.0 

359.7 

301.1 

261.3 

229.6 

3,645.2 

1975 

240.5 

200.1 

217.0 

229.6 

330.7 

353.6 

413.8 

406.7 

371.4 

316.5 

290.1 

270.0 

3,640.0 

1976 

300.1 

241.0 

281.8 

277.1 

350.0 

403.1 

414.2 

391.7 

280.4 

299.3 

277.5 

274.0 

3,790.2 

1977 

225.1 

225.7 

240.9 

256.5 

224.5 

278.6 

328.1 

301.0 

279.8 

277.1 

258.5 

226.2 

3,122.0 

1978 

196.3 

187.4 

207.4 

204.2 

310.2 

368.1 

391.4 

377.4 

315.6 

310.4 

233.7 

231.6 

3,333.7 

1979 

213.1 

194.2 

221.5 

264.3 

325.5 

369.0 

389.9 

374.6 

388.3 

302.2 

272.2 

270.4 

3,585.2 

1980 

265.7 

210.0 

228.4 

287.1 

284.5 

357.5 

409.1 

397.1 

336.9 

332.4 

303.5 

278.3 

3,690.5 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCO- 

...  tf 

1970 

62,125 

116 

130 

130 

163 

192 

194 

222 

219 

199 

164 

142 

109 

165 

.185 

1971 

62,100 

115 

127 

145 

155 

159 

195 

220 

225 

201 

167 

142 

119 

164 

.184 

1972 

62,945 

121 

140 

154 

174 

188 

194 

223 

205 

178 

153 

132 

121 

165 

.185 

1973 

62,000 

118 

111 

115 

158 

178 

207 

210 

206 

176 

163 

131 

119 

158 

.177 

1974 

63,120 

103 

133 

115 

157 

167 

203 

218 

202 

190 

154 

138 

117 

158 

.177 

1975 

63,000 

123 

113 

111 

121 

169 

187 

212 

208 

197 

162 

153 

138 

158 

.177 

1978 

63,120 

153 

132 

144 

146 

179 

21? 

212 

200 

148 

153 

147 

140 

164 

.184 

1977 

64,290 

113 

125 

121 

133 

113 

144 

165 

151 

145 

139 

134 

113 

133 

.149 

1978 

63,350 

100 

106 

106 

107 

158 

194 

199 

192 

166 

158 

123 

118 

144 

.161 

1979 

1  63,900 

108 

109 

112 

138 

164 

192 

197 

189 

203 

153 

142 

137 

154 

.172 

1980 

64,615 

133 

112 

114 

148 

142 

184 

204 

198 

174 

166 

157 

139 

156 

.175 

AVERAGE 

63,955 

114 

109 

111 

131 

155 

190 

200 

193 

181 

159 

141 

131 

151 

.169 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       Slpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        QJ 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,QTn  166,408 

.,.„  221,847 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CfTY*  OUTSIDE (Z) 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

37,910 

35,977 

884.8 

804.2 

1080.2 

1221.0 

1383.2 

1393.4 

1617.4 

1630.3 

1407.0 

1274.1 

796.8 

578.2 

14.070.6 

1971 

39,275 

37,365 

611.0 

647.9 

1008.6 

1126.2 

1188.1 

1447.6 

1602.5 

1676.5 

1824.3 

1568.6 

1160.1 

800.3 

14,661.7 

1972 

39,935 

38,017 

851.0 

946.1 

1106.0 

1273.2 

1435.7 

1302.6 

1941.6 

1613.8 

1340.4 

1310.7 

909.7 

888.5 

14,919.3 

1973 

40,845 

39,081 

964.6 

749.4 

889.8 

1229.7 

1442.3 

1649.2 

1690.8 

1600.7 

1455.6 

1459.7 

1094.1 

904.5 

15.130.4 

1974 

42,138 

40,371 

837.2 

1020.2 

1006.2 

1359.5 

1450.1 

1603.8 

1675.5 

1636.2 

1428.7 

L326.7 

1492.9 

1287.2 

16,124.2 

1975 

43,592 

41,820 

793.5 

714.8 

892.5 

1105.3 

1432.7 

1642.9 

1982.0 

1823.0 

1688.9 

L448.5 

1267.7 

1157.4 

15,949.2 

1976 

43,590 

41,756 

1327.6 

1006.1 

1236.8 

1272.5 

1580.9 

1759.0 

1859.3 

1899.9 

1315.4 

L547.4 

1392.8 

1381.8 

17,579.5 

1977 

44,340 

42,527 

1084.9 

1082.1 

1196.1 

1362.9 

1277.7 

1500.4 

1732.9 

1556.8 

1467.4 

L402.6 

1331.7 

1119.1, 

16,114.6 

1978 

46,340 

44,585 

897.1 

833.5 

942.4 

990.3 

1703.2 

1948.0 

2059.8 

2009.8 

1682.9 

L64S.9 

L204.8 

1164.4 

17,084.8 

1979 

48,478 

1021.9 

960.1 

1110.7 

1386.8 

1741.3 

1934.2 

2093.4 

2029.8 

2073.9 

L482.2 

L383.0 

1421.8 

18,639.1 

1980 

49,765 

47,775 

1151.1 

1020.7 

1172.0 

1520.5 

1631.9 

1984 . 1 

2274.5 

2197.4 

1883.8 

1794.0 

1633.5 

1435.9 

19,699.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

-.1/ 
gpcd- 

•(POI&' 

1970 

4.61 

175.348 

163 

164 

199 

232 

254 

265 

208 

inn 

267 

734 

151 

10ft 

220 

.246 

1971 

4.64 

182,269 

108 

127 

17° 

206 

210 

265 

284 

297 

334 

278 

212 

142 

220 

.246 

1972 

4.60 

183,880 

149 

177 

194 

231 

252 

236 

341 

283 

243 

230 

165 

156 

222 

.249 

1973 

4.57 

186,805 

167 

143 

154 

219 

249 

294 

292 

276 

260 

252 

195 

156 

222 

.249 

1974 

4.57 

192,363 

140 

189 

169 

236 

243 

278 

281 

274 

248 

222 

259 

216 

230 

.258 

1975 

4.61 

200,869 

127 

127 

143 

183 

230 

273 

318 

293 

280 

233 

210 

186 

218 

.244 

1976 

4.72 

205,617 

208 

169 

194 

206 

248 

285 

292 

298 

213 

243 

226 

217 

234 

.262 

1977 

4.78 

211,800 

165 

182 

182 

214 

195 

236 

264 

237 

231 

214 

210 

170 

208 

.253 

1978 

4.70 

217,990 

133 

137 

139 

151 

252 

298 

305 

297 

257 

244 

184 

172 

215 

241 

1979 

4.64 

,224,722 

147 

153 

159 

206 

250 

287 

301 

291 

308 

213 

205 

204 

227 

.254 

1980 

4.63 

230,497 

161 

153 

164 

220 

228 

287 

318 

308 

272 

251 

236 

201 

234 

.262 

AVERAGE 

U7I-WW 

4.66 

224,403 

147 

148 

154 

192 

243 

291 

308 

299 

279 

236 

208 

192 

225 

.252 

y    gpcd 

2/      afpca 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      □ 
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TABLE    3    Uont.nu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Tyw 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

•™       *5-138 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY H 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1070 

3/ 

1971 

12,242 

219.2 

234.9 

311.2 

352.3 

369.5 

489.2 

616.4 

627.6 

519.9 

412.2 

294.7 

221.4 

4,668.5 

1972 

12,308 

232.6 

283.5 

373.2 

449.6 

485.5 

495.5 

638.1 

581.2 

446.6 

359.8 

258.1 

243.1 

4,846.5 

1973 

12,352 

215.4 

163.8 

200.5 

353.1 

448.1 

555.1 

595.4 

560.3 

442.1 

412.2 

271.5 

234.1 

4,451.6 

1974 

12,360 

186.3 

274.5 

216.2 

381.5 

417.4 

567.0 

629.9 

565.5 

511.7 

354.6 

308.9 

236.4 

4,649.9 

1975 

12,486 

264.8 

199.7 

228.2 

225.2 

421.9 

475.8 

613.4 

602.2 

530.4 

377.8 

344.9 

286.5 

4,570.8 

1976 

12,584 

344.8 

236.4 

320.9 

316.4 

465.3 

562.5 

597.7 

567.0 

291.7 

382.2 

326.9 

314.2 

4,726.0 

1977 

12,629 

225.2 

268.5 

268.5 

335.1 

254.3 

384.5 

514.6 

428.6 

409.9 

368.0 

313.4 

234.9 

4,005.5 

1978 

12,711 

262.0 

169.5 

146.0 

162.0 

190.5 

296.5 

556.0 

422.8 

576.3 

422.3 

428.6 

268.9 

3,901.8 

1979 

12,878 

218.2 

249.8 

163.3 

169.5 

267.3 

352.2 

545.9 

488.8 

570.0 

442.6 

440.2 

293.6 

4,201.4 

1990 

12,786 

306.7 

213.4 

188.1 

220.9 

295.4 

333.7 

489.4 

514.1 

636.1 

440.8 

509.1 

335.6 

4,483.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (oped)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

mJ* 

1970 

1971 

3.69 

45,185 

156 

186 

222 

260 

264 

361 

440 

448 

384 

294 

217 

158 

283 

.317 

1972 

3.68 

45,232 

166 

216 

266 

331 

346 

365 

455 

414 

329 

257 

190 

173 

293 

.328 

1973 

3.66 

45,245 

154 

129 

143 

260 

319 

409 

424 

399 

326 

294 

200 

167 

270 

.302 

1974 

3.65 

45,114 

133 

217 

155 

282 

298 

419 

450 

404 

378 

254 

228 

169 

282 

.316 

197S 

3.65 

45,549 

188 

157 

162 

165 

299 

348 

434 

426 

388 

268 

252 

203 

275 

.308 

1976 

3.64 

45,800 

243 

178 

226 

230 

328 

409 

421 

399 

212 

269 

238 

221 

282 

.316 

1977 

3.73 

47,050 

154 

204 

184 

237 

174 

272 

353 

294 

290 

252 

222 

161 

233 

.261 

1978 

3.70 

47,050 

180 

129 

100 

115 

131 

210 

381 

290 

408 

290 

304 

184 

227 

.254 

1979 

3.64 

46,900 

150 

190 

112 

120 

183 

250 

375 

336 

405 

304 

313 

202 

245 

.274 

1980 

3.66 

46,750 

212 

157 

130 

158 

204 

238 

338 

355 

454 

304 

363 

232 

262 

.293 

AVCRAOC 

it?i-»«»o 

3.67 

46,900 

181 

159 

114 

131 

173 

233 

365 

327 

422 

299 

327 

206 

245 

.274 

1/      aped     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      atpo    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/   DATA  NOT  AVAILABLE 


METERED        Q 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE   3   («„.,nU.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


BEVERLY  HILLS 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


BEVERLY   HILLS 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,970     33'41fi 

iQ.n     32.350 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN, CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE E3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

10,027 

8,098 

250.5 

263.8 

290.0 

339.8 

395.8 

362.8 

410.0 

408.3 

385.0 

345.2 

296.1 

237.6 

3,984.9 

1971 

10,041 

8,119 

247.0 

243.2 

317.4 

332.7 

340.0 

368.2 

421.1 

445.0 

385.9 

382.7 

300.1 

270.7 

4,054.0 

1972 

10,533 

8,509 

256.1 

323.6 

343.4 

367.4 

391.5 

386.6 

444.7 

452.3 

415.4 

377.6 

318.4 

304.0 

4,381.0 

1973 

10,015 

8,145 

291.5 

241.6 

272.9 

343.7 

367.0 

415.7 

418.2 

421.3 

367.4 

364.3 

325.8 

298.3 

4,127.7 

1974 

10,531 

8,545 

270.0 

285.2 

262.6 

328.5 

383.6 

385.4 

436.4 

416.7 

389.3 

346.5 

336.6 

316.3 

4,157.1 

1975 

10,782 

8,711 

320.9 

238.9 

268.1 

276.4 

365.4 

362.0 

423.9 

414.7 

389.0 

359.4 

350.2 

333.1 

4,102.0 

1976 

10,870 

8,990 

313.6 

245.6 

314.1 

301.7 

380.5 

410.3 

436.9 

422.9 

325.1 

382.2 

348.7 

337.9 

4,219.5 

1977 

10,370 

8,147 

305.3 

272.7 

317.3 

287.9 

325.6 

366.8 

405.2 

371.1 

354.0 

336.6 

334.3 

303.0 

3,979.8 

1978 

9,996 

8,147 

305.3 

272.7 

461.0 

437.8 

325.6 

366.8 

440.0 

416.8 

392.4 

370.7   - 

300.6 

279.3 

4,369.0 

1979 

9,947 

8,141 

272.1 

236.2 

272.4 

348.1 

400.1 

428.6 

448.2 

433.9 

430.1 

366.7 

352.3 

357.0 

4,345.7 

1980 

9,870 

8,091 

265.4 

273.1 

286.8 

359.0 

342.5 

425.8 

485.4 

464.6 

402.3 

383.7 

383.7 

336.0 

4,408.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

^1/ 
gped- 

*lpc»- 

1970 

4.13 

41.375 

195 

228 

226 

274 

309 

292 

320 

318 

310 

269 

239 

185 

264 

.296 

1971 

4.12 

41,372 

193 

210 

247 

268 

265 

297 

328 

347 

311 

298 

242 

211 

268 

.300 

1972 

3.93 

41,369 

200 

270 

268 

296 

305 

312 

347 

353 

335 

294 

257 

237 

289 

.324 

1973 

4.08 

40,891 

230 

211 

215 

280 

290 

339 

330 

332 

299 

287 

266 

235 

277 

.310 

1974 

3.92 

41,296 

211 

247 

205 

265 

300 

311 

341 

326 

314 

271 

272 

247 

276 

.309 

1975 

3.91 

42,125 

246 

203 

205 

219 

280 

286 

325 

318 

308 

275 

277 

255 

267 

.299 

1976 

3.89 

42,282 

239 

200 

240 

238 

290 

323 

333 

323 

256 

292 

275 

258 

273 

.306 

1977 

4.06 

42,085 

234 

231 

24  3 

228 

250 

291 

311 

284 

280 

258 

265 

232 

259 

.290 

1978 

4.02 

40,164 

245 

242 

370 

363 

262 

304 

353 

334 

326 

298 

249 

224 

298 

.334 

1979 

4.00 

39,788 

221 

212 

221 

292 

324 

359 

363 

352 

360 

297 

295 

289 

299 

.335 

1980 

4.00 

39,474 

217 

239 

234 

303 

280 

360 

397 

380 

340 

314 

324 

275 

305 

.342 

AVERAGE 
1971- 19W 

4.01 

39,809 

228 

231 

275 

319 

289 

341 

371 

355 

342 

303 

289 

263 

301 

.337 

1/     aped 
2/     Upci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        fx] 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (com, no. d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


COUNTY       LOS    ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA         SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ« 


MIINTCTPA1.    WATF.R    DFPARTMFNT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1870 88.671 

t980_8ilZ°2 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  *i  CITY IX) 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECOBO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  S' 

rSTEM  (mi 

It) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

531.8 

535.6 

602.0 

708.5 

855.9 

825.0 

982.9 

994.0 

866.0 

739.0 

614.6 

494.8 

8,750.1 

1971 

543.3 

517.9 

628.4 

660.3 

703.8 

812.2 

932.8 

965.2 

836.9 

752.9 

596.6 

526.2 

8,476.5 

1972 

550.7 

573.4 

684.2 

710.1 

773.2 

789.7 

940.4 

878.0 

747.7 

663.7 

548.9 

530.1 

8,390.1 

1973 

506.6 

438.6 

505.1 

638.3 

755.8 

856.8 

893.6 

866.0 

747.6 

744.6 

559.2 

513.5 

8.025.7 

1974 

485.2 

551.7 

526.7 

659.4 

732.2 

836.4 

919.9 

852.2 

804.0 

625.9 

582.1 

488.8 

8,064.5 

197S 

532.5 

448.7 

483.7 

502.4 

675.8 

701.6 

831.5 

825.0 

758.7 

650.5 

586.6 

526.2 

7,523.2 

1976 

584.4 

476.2 

559.7 

573.1 

713.7 

809.6 

808.8 

796.0 

570.5 

625.3 

564.4 

564.7 

7,646.4 

1977 

467.5 

487.4 

512.9 

551.9 

465.3 

571.7 

678.0 

620.4 

596.0 

560.1 

513.7 

452.6 

6,477.5 

1978 

376.7 

381.6 

393.6 

419.4 

500.2 

709.0 

765.1 

715.6 

688.2 

623.7 

532.8 

442.5 

6,548.4 

1979 

420.7 

418.1 

399.2 

467.6 

585.9 

683.0 

753.4 

728.3 

738.7 

644.2 

523.6 

506.7 

6,869.4 

1980 

456.5 

412.5 

429.5 

518.8 

543.5 

630.5 

762.2 

787.2 

727.0 

651.4 

608.4 

531.8 

7,059.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9PCd- 

•*«•-' 

1970 

88,871 

193 

215 

219 

266 

311 

309 

357 

361 

325 

268 

2  31 

180 

270 

.302 

1971 

86,679 

202 

213 

234 

254 

262 

312 

347 

359 

321 

280 

229 

196 

268 

.300 

1972 

87,691 

203 

225 

252 

270 

284 

300 

346 

323 

284 

244 

209 

195 

261 

.292 

1973 

85,441 

191 

183 

191 

249 

285 

334 

337 

327 

292 

281 

218 

194 

257 

.288 

1974 

85,400 

183 

231 

199 

257 

277 

326 

347 

322 

314 

236 

227 

185 

259 

.290 

1975 

85,500 

201 

187 

182 

196 

255 

274 

314 

311 

296 

245 

229 

199 

241 

.270 

197S 

86,245 

219 

190 

209 

222 

267 

313 

303 

298 

220 

234 

218 

211 

242 

.271 

1977 

86,782 

174 

201 

191 

212 

173 

220 

252 

231 

229 

208 

197 

168 

205 

.230 

1978 

86,147 

141 

158 

147 

162 

187 

274 

286 

268 

266 

234 

206 

166 

208 

.233 

1979 

84,579 

160 

177 

152 

184 

223 

269 

287 

278 

291 

246 

206 

193 

223 

.250 

1980 

84,625 

174 

168 

164 

204 

207 

248 

291 

300 

286 

248 

240 

203 

228 

.255 

AVERAGE 

U7I-19M 

85,117 

158 

168 

154 

183 

206 

264 

288 

282 

281 

243 

217 

187 

220 

.246 

]_/       8PC0      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

i/      tlpci     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (c.i.tini>.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


SOUTHERN   CALIFORNIA   WATER  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

2*-"6 

30.250 
1980  ' 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY \M 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

124.5 

145.9 

166.4 

228.1 

303.6 

296.1 

392.9 

391.5 

339.9 

250.1 

177.8 

103.7 

2,920.5 

1971 

6,613 

122.8 

144.9 

185.4 

213.1 

233.4 

287.3 

379.3 

395.1 

352.2 

268.7 

175.4  ' 

134.5 

2,892.1 

1972 

6,644 

139.7 

181.6 

237.5 

266.1 

303.7 

280.8 

410.5 

356.5 

278.3 

227.8 

158.3 

140.5 

2,981.3 

1973 

6,918 

128.1 

99.1 

108.4 

201.3 

281.4 

346.1 

381.5 

361.8 

292.2 

286.3 

188.4 

151.9 

2,826.5 

1974 

6,831 

108.1 

159.4 

144.0 

226.6 

273.2 

343.0 

404.3 

383.5 

348.1 

253.5 

195.3 

159.7 

2,998.7 

1975 

6,729 

172.5 

119.5 

155.4 

140.2 

254.4 

261.8 

398.0 

394.6 

336.5 

270.5 

223.0 

191.6 

2,918.0 

1976 

204.0 

152.2 

195.2 

204.2 

333.2 

361.5 

460.4 

391.3 

216.3 

243.1 

237.7 

216.3 

3,155.4 

1977 

132.8 

154.7 

147.9 

222.8 

170.1 

261.0 

340.8 

321.5 

309.5 

286.1 

232.2 

182.7 

2,762.1 

1978 

9,515 

135.9 

90.7 

93.4 

100.6 

135.2 

258.8 

332.5 

361.1 

334.0 

291.4 

255.8 

177.5 

2,566.9 

1979 

9,890 

129.8 

98.5 

121.7 

120.5 

209.4 

263.2 

365.5 

370.5 

386.6 

329.7 

255.8 

180.7 

2,831.9 

1960 

229.7 

120.1 

129.7 

136.9 

206.0 

219.7 

351.0 

365.8 

433.8 

348.7 

318.6 

217.6 

3,077.6 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    "/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

-P~*' 

1970 

25,900 

155 

201 

207 

294 

378 

381 

489 

488 

437 

311 

229 

129 

309 

.346 

1971 

3.96 

26,207 

151 

197 

228 

271 

287 

365 

467 

486 

448 

331 

223 

166 

302 

.338 

1972 

3.97 

26,357 

171 

238 

291 

337 

372 

355 

502 

436 

352 

279 

200 

172 

309 

.346 

1973 

4.00 

27,644 

149 

128 

126 

243 

328 

417 

445 

422 

352 

334 

227 

177 

280 

.314 

1974 

4.01 

27,379 

127 

208 

170 

276 

322 

418 

476 

452 

424 

299 

238 

188 

300 

.336 

1975 

4.02 

27,084 

205 

158 

185 

173 

303 

322 

474 

470 

414 

322 

274 

228 

295 

.330 

1976 

27,963 

235 

188 

225 

243 

384 

431 

462 

451 

258 

280 

283 

250 

308 

.345 

1977 

28,850 

148 

192 

165 

257 

190 

302 

381 

359 

358 

320 

268 

204 

262 

.293 

1978 

3.12 

29,723 

147 

109 

101 

113 

147 

290 

361 

392 

375 

316 

287 

193 

237 

.265 

1979 

3.12 

30,873 

136 

114 

127 

130 

219 

284 

382 

387 

417 

344 

276 

189 

251 

.281 

1980 

31,841 

233 

130 

131 

143 

209 

230 

356 

371 

454 

353 

334 

220 

264 

.296 

AVERAGE 
1(71- 19W 

30,812 

172 

118 

120 

129 

192 

268 

366 

383 

415 

338 

299 

201 

251 

.281 

1/     gpcd 
2/     «'pci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3     Iconl.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA  SOUTH    COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER  ""    ' "- 

Tyo.  MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■™  88'573 

iq«n  82.600 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITYf  OUTSIDE D 

PARTLY   IN  CITY  ONLY     .  .lj 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

11,252 

152.0 

171 

197 

222 

264 

279 

340 

320 

280 

210 

205 

200 

2,840.0 

1971 

11,385 

191 

123 

152 

194 

212 

209 

321 

350 

300 

262 

205 

166 

2,685 

1972 

11,402 

170 

187 

223 

256 

273 

286 

333 

317 

281 

206 

191 

184 

2,907 

1973 

11,408 

182 

146 

170 

232 

260 

293 

324 

285 

318 

221 

159 

169 

2,759 

1974 

11,443 

156 

163 

170 

236 

277 

279 

329 

296 

268 

262 

217 

173 

2,826 

1975 

11,465 

173 

148 

156 

169 

232 

273 

312 

317 

270 

236 

193 

204 

2,683 

1976 

237 

168 

211 

201 

288 

315 

329 

294 

213 

249 

231 

216 

2,952 

1977 

11,346 

182 

190 

192 

222 

172 

238 

262 

213 

215 

226 

210 

190 

2,513 

1978 

22,500 

3/ 

236.9 

238.8 

273.1 

292.3 

457.5 

533.7 

549.7 

609.0 

448.0 

411.9 

342.5 

346.7 

4,740.1 

1979 

23,000 

297.2 

278.6 

324.2 

407.0 

519.1 

605.4 

568.9 

548.1 

579.0 

446.7 

363.6 

397.2 

5,335.0 

1980 

23,000 

332.0 

287.7 

339.9 

426.5 

431.4 

597.2 

647.1 

535.0 

575.8 

379.0 

427.5 

398.5 

5,377.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (good)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*VC*-' 

1970 

4.03 

45,400 

108 

135 

140 

163 

188 

205 

242 

227 

206 

149 

151 

142 

171 

.192 

1971 

3.98 

45,318 

136 

97 

108 

143 

151 

154 

229 

249 

221 

187 

151 

118 

162 

.181 

1972 

3.95 

44,981 

122 

143 

160 

190 

196 

212 

739 

227 

208 

148 

142 

132 

177 

.198 

1973 

3.90 

44,548 

132 

117 

123 

174 

188 

219 

235 

206 

238 

160 

119 

122 

170 

.190 

1974 

3.86 

44,170 

114 

132 

124 

178 

202 

211 

240 

216 

202 

191 

164 

126 

175 

.196 

1975 

3.82 

43,739 

128 

121 

115 

129 

171 

208 

230 

234 

206 

174 

147 

150 

168 

.188 

1976 

42,774 

179 

135 

159 

157 

217 

245 

248 

222 

166 

188 

180 

163 

189 

.212 

1977 

3.80 

43,171 

136 

157 

143 

171 

129 

184 

197 

150 

166 

169 

162 

142 

159 

.178 

1978 

3.69 

82,913 

92 

103 

106 

118 

178 

215 

214 

237 

180 

160 

138 

135 

157 

.176 

1979 

3.64 

■83,605 

115 

11° 

125 

162 

200 

241 

220 

211 

231 

172 

145 

153 

175 

.196 

1980 

3.59 

82,602 

130 

120 

133 

172 

169 

241 

253 

209 

232 

148 

173 

156 

178 

.199 

AVERAGE 
1«7l-t»»0 

3.64 

83,040 

112 

114 

121 

151 

182 

232 

229 

219 

214 

160 

152 

148 

170 

.190 

1/       gpcO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PEB  DAY 

2/       (Idea     -    ACRE-FEET  PEB  CAPITA  ANNUALLY 

3/  SOUTHERN  CALIFORNIA  WATER  COMPANY  SERVICES  PURCHASED  BY  THE  CITY. 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS  ANGELES 


EAST  LOS  ANGELES   (UNINCORPORATED) 


HYDROLOG1C  STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

'°™  HA 

'<"■"  NA 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY E] 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

514.6 

488.2 

547.7 

593.9 

657.6 

666.2 

743.8 

737.2 

686.1 

637.1 

541.5 

500.2 

7,314.1 

1971 

25,225 

510.6 

487.5 

574.2 

577.7 

612.4 

675.4 

746.2 

771.5 

687.8 

630.4 

537.5 

496.7 

7,307.9 

1972 

25,181 

510.7 

516.2 

591.9 

612.6 

658.4 

673.3 

721.7 

733.7 

655.8 

611.4 

526.4 

502.2 

7,314.3 

1973 

25,170 

495.0 

442.6 

483.9 

549.5 

626.0 

672.2 

685.3 

707.8 

623.4 

624.3 

530.7 

497.8 

6,938.5 

1974 

25,141 

483.3 

484.6 

484.1 

558.2 

596.3 

646.8 

706.6 

676.0 

630.0 

578.1 

510.0 

475.1 

6,829.1 

1975 

25,152 

498.7 

427.8 

469.4 

475.3 

573.5 

590.2 

668.2 

669.9 

624.9 

573.1 

511.5 

509.9 

6,592.4 

1976 

25,172 

544.2 

464.9 

526.3 

520.8 

608.1 

656.9 

686.1 

670.5 

547.6 

562.0 

541.3 

533.6 

6,862.3 

1977 

25,194 

477.1 

460.6 

501.0 

501.8 

463.6 

528.9 

578.9 

558.1 

523.0 

515.7 

494.7 

454.8 

6,058.2 

1978 

25,220 

417.0 

390.0 

454.0 

448.0 

571.0 

633.0 

677.0 

665.0 

594.0 

580.0- 

484.0 

480.0 

6,393.0 

1979 

25,199 

491.0 

434.0 

485.0 

532.0 

609.0 

666.0 

697.0 

698.0 

667.0 

599.0 

527.0 

549.0 

6,954.0 

1980 

25,259 

487.0 

453.0 

488.0 

533.0 

551.0 

624.0 

723.0 

678.0 

585.0 

600.0 

529.0 

487.0 

6,738.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

M 

0PCH- 

■fpo*- 

1970 

103,881 

160 

168 

170 

191 

204 

214 

231 

229 

220 

198 

174 

155 

193 

.216 

1971 

4.14 

104,381 

158 

167 

177 

184 

189 

216 

231 

238 

220 

195 

172 

154 

192 

.215 

1972 

4.16 

104,829 

157 

170 

182 

195 

203 

214 

222 

226 

209 

188 

167 

155 

191 

.214 

1973 

4.19 

105,412 

151 

150 

148 

174 

192 

213 

210 

217 

197 

191 

168 

152 

180 

.202 

1974 

4.21 

105,919 

147 

163 

147 

176 

182 

204 

215 

206 

198 

176 

161 

145 

177 

.198 

1975 

4.23 

106,467 

151 

144 

142 

149 

174 

185 

202 

203 

196 

174 

160 

154 

170 

.190 

1976 

4.26 

107,182 

164 

150 

158 

162 

183 

204 

206 

202 

170 

169 

168 

161 

175 

.196 

1977 

4.28 

107,905 

143 

152 

150 

155 

139 

163 

173 

167 

162 

154 

153 

136 

154 

.172 

1978 

4.30 

108,547 

124 

128 

135 

138 

170 

194 

201 

198 

182 

172 

149 

143 

161 

.180 

1979 

4.34 

,109,313 

145 

142 

143 

162 

ISC 

203 

206 

206 

203 

177 

161 

162 

174 

.195 

1980 

4.36 

110,017 

143 

142 

143 

161 

161 

189 

212 

199 

177 

176 

160 

143 

167 

.187 

AVERAGE 
1»7i-19«0 

4.33 

109,292 

137 

137 

140 

154 

170 

195 

206 

201 

187 

175 

157 

149 

167 

.187 

1/     gpca 
2/      "(pea 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED         [jjl 


FLATMATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (cont,n„.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER    

T,p.  MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,„n      132, 664 

■  a.n      138.100 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 

Crescent    Vjliev   (p.    loiter    'lstrlrt 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

471.6 

475.7 

546.0 

645.7 

790.6 

762.7 

900.2 

°59.6 

802.1 

677.4 

562.0 

431.8 

8,025.4 

1971 

30,744 

477.2 

489.7 

594.6 

653.2 

668.2 

788.3 

944.3 

947.5 

839.3 

689.4 

548.8 

495.4 

8,135.9 

1972 

30,763 

481.8 

550.2 

668.4 

700.3 

776.8 

751.7 

920.2 

864.0 

749.8 

616.1 

490.9 

517.8 

8,088.0 

1973 

30,732 

463.4 

408.3 

425.4 

622.9 

714.1 

855.8 

827.4 

738.2 

585.6 

625.9 

470.4 

440.0 

7,177.4 

1974 

30,705 

427.4 

484.7 

448.7 

561.7 

671.4 

730.2 

837.4 

762.1 

702.7 

482.9 

568.0 

553.0 

7,230.2 

1975 

30,703 

572.9 

468.0 

528.7 

519.6 

767.1 

811.1 

1008 . 4 

947.8 

844.2 

755.3 

684.9 

628.1 

8,536.1 

1976 

30,787 

667.4 

495.7 

647.6 

632.4 

819.6 

937.4 

1006.8 

915.9 

628.9 

676.0 

637.1 

625.6 

8,690.4 

1977 

30,919 

497.3 

544.9 

554.3 

602.1 

479.0 

670.5 

816.1 

745.5 

673.2 

647.8 

603.0 

504.4 

7,338.1 

1978 

30,845 

443.6 

382.5 

381.0 

401.9 

436.3 

675.1 

767.0 

937.0 

726.0 

781.7 

583.8 

531.6 

7,047.5 

1979 

31,090 

433.3 

408.2 

374.8 

418.7 

520.7 

738.0 

757.8 

989.4 

774.8 

813.7 

557.4 

576.6 

7,363.4 

1980 

31,242 

515.7 

474.3 

412.6 

488.1 

534.2 

672.4 

757. f 

1018.3 

752.2 

799.5 

609.4 

677.4 

7,711.7 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    H 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

m*J* 

1970 

123,603 

123 

137 

142 

174 

206 

206 

235 

250 

216 

177 

152 

113 

178 

.199 

1971 

4.00 

122,910 

125 

142 

156 

177 

175 

214 

248 

249 

228 

181 

149 

130 

181 

.203 

1972 

3.97 

122,090 

127 

155 

177 

191 

205 

205 

243 

228 

205 

163 

134 

137 

181 

.203 

1973 

3.94 

121,159 

123 

120 

113 

171 

190 

235 

220 

197 

161 

167 

129 

117 

162 

.181 

1974 

3.95 

121,320 

114 

143 

119 

154 

179 

201 

223 

203 

193 

128 

156 

147 

163 

.183 

1975 

4.02 

123,400 

150 

135 

138 

140 

201 

219 

264 

248 

228 

197 

185 

164 

190 

.213 

1976 

4.09 

125,981 

171 

136 

166 

167 

210 

248 

258 

235 

166 

173 

169 

160 

188 

.211 

1977 

4.04 

124,923 

128 

156 

143 

161 

124 

179 

211 

193 

180 

167 

161 

130 

161 

.180 

1978 

4.13 

127,329 

112 

107 

97 

105 

111 

177 

1"'. 

237 

190 

198 

153 

135 

152 

.170 

1979 

4.13 

128,402 

109 

114 

94 

109 

131 

192 

190 

249 

201 

204 

145 

145 

157 

.176 

1980 

4.15 

129,763 

128 

126 

103 

125 

133 

173 

188 

253 

193 

199 

157 

168 

162 

.181 

kVERACC 

1 97 I-19BO 

4.14 

128,498 

116 

116 

98 

113 

125 

181 

191 

246 

195 

200 

152 

149 

157 

.176 

1/       gped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/       HX«     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION        □ 


85 


TABLE     3     (continu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS  ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  ^__^ 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

32.143 

.oan  38.500 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  I 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

133.2 

156.3 

171.6 

247.3 

335.1 

323.8 

424.4 

426.0 

360.7 

247.1 

190.2 

102.4 

3,118.1 

1971 

125.1 

153.2 

189.0 

220.0 

223.9 

282.0 

409.7 

428.5 

342.7 

258.9 

179.9 

168.5 

2,981.4 

1972 

171.7 

208.7 

280.7 

301.8 

355.7 

367.8 

458.0 

381.2 

309.0 

246.6 

184.2 

180.1 

3,445.5 

1973 

159.5 

135.2 

157.6 

262.0 

363.7 

430.7 

488.6 

443.1 

330.0 

324.7 

220.2 

185.7 

3,501.0 

1974 

148.8 

197.4 

166.4 

263.9 

302.3 

402.3 

480.9 

433.5 

394.8 

271.6 

222.3 

206.4 

3,490.6 

1975 

215.2 

168.3 

175.6 

169.1 

288.8 

364.3 

494.1 

336.6 

227.0 

257.0 

161.1 

270.5 

3,127.6 

1976 

27S.O 

161.0 

257.0 

227.0 

337.0 

494.0 

297.0 

488.0 

252.0 

260.0 

241.0 

327.0 

3,620.0 

1977 

157.0 

211.0 

184.0 

283.0 

173.0 

296.0 

410.0 

303.0 

351.0 

249.0 

222.0 

183.0 

3,022.0 

1978 

156.5 

128.9 

139.5 

145.9 

381.7 

443.4 

481.7 

393.1 

394.0 

280.8. 

179.0 

194.8 

3,319.3 

1979 

158.0 

137.6 

168.1 

255.1 

338.1 

313.3 

525.7 

391.5 

436.8 

287.9 

246.0 

236.4 

3,494.5 

1980 

207.8 

236.0 

190.9 

315.7 

300.0 

270.1 

649.6 

464.5 

342.7 

306.5 

344.5 

243.3 

3,871.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

At 

gpcd- 

•tpo,-' 

1970 

37,660 

114 

148 

147 

219 

287 

287 

364 

365 

319 

212 

168 

88 

227 

.254 

1971 

38,782 

104 

141 

157 

189 

186 

242 

341 

356 

295 

215 

155 

140 

211 

.236 

1972 

38,881 

142 

185 

233 

259 

295 

315 

380 

316 

265 

205 

158 

149 

242 

.271 

1973 

39,323 

131 

123 

129 

222 

298 

365 

401 

363 

280 

266 

187 

152 

244 

.273 

1974 

39,728 

121 

177 

135 

221 

245 

338 

390 

352 

331 

221 

187 

168 

241 

.270 

1975 

40,205 

173 

150 

141 

140 

232 

302 

396 

270 

188 

206 

134 

217 

213 

.239 

1976 

40,267 

224 

138 

206 

188 

270 

409 

238 

391 

209 

208 

200 

262 

246 

.276 

1977 

41,100 

123 

183 

144 

230 

136 

240 

322 

238 

285 

195 

180 

144 

201 

.225 

1978 

41.646 

121 

111 

108 

117 

296 

355 

373 

304 

315 

218 

143 

151 

218 

.244 

1979 

42,792 

119 

115 

127 

199 

255 

244 

396 

295 

340 

217 

192 

178 

224 

.251 

1980 

43,021 

156 

189 

143 

245 

225 

209 

487 

348 

266 

230 

267 

182 

246 

.276 

AVERAGE 

1971-1980 

42,486 

132 

138 

126 

187 

259 

269 

419 

316 

307 

222 

201 

170 

229 

.256 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       afpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        gj 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 


TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HERMOSA    BEACH  AND   REDONDO   BEACH 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 


CALIFORNIA   WATER   SERVICE   COMPANY 


COMMERCIAL   WATER   COMPANY    (HERMOSA-REDONDO   SYSTEM) 


CITY  CENSUS  POPULATION 

7*»863 

ia«n  7S.3S0 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY C 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

21,898 

291.7 

292.6 

325.2 

397.0 

444.9 

428.9 

479.6 

477.7 

430.2 

386.3 

333.8 

277.9 

4,565.8 

1971 

21,838 

300.9 

294.5 

355.6 

375.6 

405.3 

429.3 

484.4 

487.7 

424.1 

388.9 

342.3 

298.5 

4,587.1 

1972 

21,988 

310.9 

318.1 

369.4 

409.4 

441.5 

422.4 

498.8 

488.9 

413.7 

380.2 

321.1 

313.9 

4,688.1 

1973 

22,000 

307.2 

260.7 

293.8 

375.4 

410.6 

440.4 

471.3 

462.2 

418.9 

376.4 

313.9 

300.8 

4,431.6 

1974 

22,135 

281.8 

311.3 

308.9 

379.8 

427.2 

452.4 

486.9 

462.0 

423.0 

376.4 

347.9 

308.9 

4,566.5 

1975 

22,251 

328.4 

284.0 

316.0 

333.2 

428.4 

439.2 

490.4 

475.2 

428.6 

397.1 

360.8 

348.8 

4,630.1 

1976 

22,251 

392.0 

317.0 

381.2 

380.6 

457.7 

487.0 

492.9 

482.7 

368.2 

385.3 

359.9 

372.0 

4,876.5 

1977 

22,309 

321.5 

306.5 

332.6 

343.6 

323.3 

357.1 

395.7 

365.0 

347.5 

340.3 

324.3 

295.4 

4,052.8 

1978 

22,433 

266.5 

252.3 

259.1 

267.5 

308.8 

399.9 

414.9 

403.2 

381.6 

379.4 

337.2 

291.5 

3.961.9 

1979 

22,49? 

289.2 

266.9 

273.0 

299.3 

362.3 

415.5 

444.3 

429.2 

440.4 

386.7 

348.4 

367.3 

4,322.5 

1980 

22,644 

319.1 

295.6 

288.8 

332.7 

378.6 

421.1 

450.0 

448.0 

437.2 

394.8 

373.9 

357.8 

4,497.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (9PCd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

■    JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„1/ 

gpcd- 

■tpc»-' 

1970 

3.46 

75,850 

124 

138 

138 

174 

189 

188 

204 

203 

189 

164 

147 

118 

165 

.185 

1971 

3.42 

74,666 

130 

141 

154 

168 

175 

192 

209 

211 

189 

168 

153 

129 

168 

.188 

1972 

3.41 

75,088 

134 

146 

159 

182 

190 

188 

214 

210 

184 

163 

143 

135 

171 

.192 

1973 

3.42 

75,283 

132 

124 

126 

166 

176 

195 

202 

198 

185 

161 

139 

129 

161 

.180 

1974 

3.40 

75,214 

121 

148 

132 

168 

183 

200 

209 

198 

187 

161 

154 

132 

166 

.186 

1975 

3.39 

75,427 

140 

134 

135 

147 

183 

194 

210 

203 

189 

170 

159 

149 

168 

.188 

1976 

3.39 

75,504 

167 

145 

163 

168 

196 

215 

211 

206 

163 

165 

159 

159 

176 

.197 

1977 

3.38 

75,472 

137 

145 

142 

152 

138 

158 

169 

156 

153 

145 

143 

126 

147 

.165 

1978 

3.37 

75,566 

114 

119 

111 

118 

132 

176 

177 

172 

168 

162 

149 

124 

144 

.161 

1979 

3.36 

75,590 

123 

126 

117 

132 

155 

183 

190 

183 

194 

165 

154 

157 

157 

.176 

1980 

3.35 

75,850 

136 

134" 

123 

146 

161 

185 

191 

191 

192 

168 

164 

152 

162 

.181 

AVERAGE 

197»-19»0 

3.36 

75,669 

124 

126 

117 

132 

149 

181 

186 

182 

185 

165 

156 

144 

154 

.172 

1/       0PC0      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       4IPC4     -    ACRE-FEE  I  PER  CAPITA  ANNUALLY 

7—77656 


METERED         [3 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continual) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS  ANGELES 


CITY  CENSUS  POPULATION 


HUNTINGTON  PARK 


1980. 


45,150 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


HUNTINGTON   PARK 


WATER  SUPPLIER 


SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE. 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     

OTHER 


m 
n 
.□ 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
Southern   California  Water   Co.,   Mayvood  Mutual 
Water  Co.   No.    1,   Tract   349 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

112 

92 

110 

127 

139 

148 

147 

150 

157 

125 

139 

106 

1,552.0 

1971 

120 

83 

104 

97 

131 

111 

134 

141 

164 

134 

141 

107 

1,467.0 

1972 

128 

93 

118 

106 

132 

126 

156 

135 

155 

131 

138 

100 

1,518.0 

1973 

123 

88 

122 

86 

132 

118 

135 

155 

124 

148 

102 

132 

1,465.0 

1974 

84 

127 

90 

131 

115 

157 

157 

141 

164 

127 

147 

105 

1,545.0 

1975  11 

129.1 

92.5 

132.5 

85.5 

126.4 

104.5 

166.6 

149.6 

169.5 

130.5 

147.5 

112.5 

1,546.7 

1976  I1 

132.5 

101.5 

135.6 

87.6 

130.5 

109.6 

169.6 

154.6 

171.6 

134.6 

150.5 

114.5 

1,592.7 

1977  11 

134.5 

112.4 

138.5 

88.4 

132.3 

110.3 

167.3 

156.3 

170.3 

137.3 

152.3 

111.2 

1,611.1 

1978  kl 

133.6 

131.9 

157.9 

156.1 

199.1 

195.3 

246.4 

212.0 

201.4 

186.3 

157.1 

155.7 

2,132.8 

1979  */ 

134.1 

119.6 

144.1 

158.5 

180.5 

196.8 

205.2 

193.2 

206.9 

194.7 

150.6 

188.1 

2,072.3 

1980  */ 

181.8 

173.0 

131.0 

158.5 

152.2 

234.7, 

242.8 

250.5 

193.0 

160.6 

169.3 

147.7 

2,195.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  , 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

Mpc*-' 

1970 

32,434 

109 

101 

109 

131 

138 

152 

146 

149 

161 

124 

143 

105 

131 

.147 

1971 

33,655 

115 

88 

100 

96 

126 

110 

128 

135 

162 

128 

140 

103 

119 

.133 

1972 

34,672 

119 

92 

110 

102 

123 

121 

145 

126 

149 

122 

133 

93 

120 

.134 

1973 

35,933 

110 

87 

110 

80 

119 

109 

121 

139 

115 

133 

95 

119 

112 

.125 

1974 

37,203 

73 

122 

78 

117 

100 

141 

136 

122 

147 

110 

132 

91 

114 

.128 

1975 

38,451 

108 

86 

111 

74 

106 

91 

140 

126 

147 

109 

128 

94 

110 

.123 

1976 

39,751 

108 

88 

110 

73 

106 

92 

138 

125 

144 

109 

126 

93 

109 

.122 

1977 

41,028 

106 

98 

109 

72 

104 

90 

132 

123 

138 

108 

124 

87 

108 

.121 

1978 

52,135 

83 

90 

98 

100 

123 

125 

152 

131 

129 

115 

100 

96 

112 

.125 

1979 

53,417 

81 

80 

87 

99 

109 

123 

124 

117 

129 

118 

94 

114 

106 

.119 

1980 

54,783 

107 

109 

77 

96 

90 

143 

143 

148 

117 

95 

103 

87 

109 

.122 

AVERAGE 

I97I-19M 

53,445 

90 

93 

87 

98 

107 

130 

140 

132 

125 

109 

99 

99 

109 

.122 

1/  gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/  alpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  INCLUDES    PRODUCTION   FROM   SOUTHERN   CALIFORNIA  WATER   COMPANY 

4/  INCLUDES    PRODUCTION   FROM  THE   SOUTHERN   CALIFORNIA  WATER  COMPANY   AND 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 

AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE  PROTECTION, 


THE  WALNUT  PARK  MUTUAL  WATER  COMPANY,   WITH  SUBSEQUENT  POPULATION  INCREASE. 


TABLE   3   («,t,»».j| 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


1.0S   ANCELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typa  


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

90,000 
1970___ 

110        9'-300 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  CUTSIDE EU 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 
Southern  California  Water  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

399 

173 

325 

310 

412 

383 

450 

444 

423 

378 

311 

252 

4,260.0 

1971 

14,520 

273 

253 

314 

335 

366 

390 

439 

457 

400 

350 

314 

271 

4,162.0 

1972 

41,518 

277 

281 

323 

352 

382 

375 

423 

412 

381 

330 

282 

266 

4,084.0 

1973 

256 

229 

254 

312 

362 

396 

400 

393 

363 

315 

267 

252 

3,799.0 

1974 

14,518 

244 

219 

241 

296 

344 

370 

416 

395 

375 

311 

293 

255 

3,759.0 

1975 

14,530 

263 

223 

244 

270 

340 

353 

395 

377 

337 

310 

285 

274 

3,671.0 

1976 

14,525 

289 

235 

272 

263 

361 

379 

402 

380 

284 

307 

290 

290 

3,752.0 

1977 

14,523 

245 

238 

254 

291 

255 

288 

327 

296 

276 

281 

271 

245 

3,267.0 

1978 

14,531 

226.3 

206.6 

235.2 

238.6 

262.7 

353.7 

352.5 

331.3 

306.1 

28S.0 

247.9 

245.0 

3,290.9 

1979 

14,589 

256.1 

215.8 

237.3 

263.: 

304.6 

330.0 

353.7 

349.3 

309.6 

281.2 

270.1 

263.4 

3,434.8 

1980 

14,589 

258.5 

233.8 

305.3 

364.6 

297.2 

339.9 

377.8 

382.1 

306.0 

314.4 

304.1 

250.9 

3,734.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

OPCd- 

-PC*' 

1970 

63,495 

203 

97 

165 

163 

209 

201 

229 

226 

222 

192 

163 

128 

184 

.206 

1971 

4.79 

69,610 

127 

130 

146 

160 

170 

187 

203 

212 

192 

162 

150 

126 

164 

.184 

1972 

4.82 

70,049 

128 

138 

149 

168 

176 

178 

195 

190 

181 

157 

134 

122 

159 

.178 

1973 

70,412 

117 

116 

116 

148 

166 

187 

183 

180 

172 

144 

126 

115 

148 

.166 

1974 

4.87 

70,703 

111 

111 

110 

140 

157 

174 

190 

180 

177 

142 

138 

116 

146 

.  164 

1975 

4.89 

71,052 

119 

112 

111 

127 

154 

166 

179 

171 

158 

141 

134 

124 

142 

.159 

197C 

4.92 

71,463 

130 

113 

123 

123 

163 

177 

181 

172 

132 

139 

135 

131 

143 

.160 

1977 

4.94 

71,744 

110 

118 

114 

135 

115 

134 

147 

133 

128 

126 

126 

110 

125 

.140 

1978 

4.96 

72.074 

101 

102 

105 

110 

118 

164 

158 

148 

142 

128 

115 

110 

125 

.140 

1979 

4.98 

,72,653 

114 

106 

105 

121 

135 

151 

157 

155 

142 

125 

124 

117 

130 

.146 

1980 

5.00 

73,016 

114 

110  - 

135 

166 

131 

155 

167 

169 

140 

139 

139 

111 

140 

.157 

AVERAGE 

ItTt-HK 

4.98 

72,581 

110 

106 

115 

132 

128 

157 

161 

157 

141 

131 

126 

113 

132 

.148 

1/     W" 
i/      »ipci 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED  (3 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 


EXCLUDES  SERVICES  FOR'    AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE  PROTECTION. 
AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE     3     (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA      SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER       t-"^"""" 

Type  MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

197082i°25 

,o.n  74.500  

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY ID 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITYt  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CrTY  ONLY     D 

OTHER  _^_^___^^^^__^^^^^_____ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
Southern  California  Water   Company 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

19,103 

175 

138 

221 

285 

348 

336 

334 

404 

350 

256 

224 

179 

3,350.0 

1971 

19,300 

190 

194 

246 

262 

289 

33J 

391 

411 

333 

282 

227 

194 

3,362.0 

1972 

19,315 

198 

215 

266 

295 

345 

334 

354 

373 

305 

256 

205 

176 

3,322.0 

1973 

19,328 

179 

195 

241 

266 

312 

302 

356 

351 

301 

248 

209 

155 

3,115.0 

1974 

19,333 

163 

191 

215 

240 

348 

352 

475 

475 

432 

346 

303 

216 

3,756.0 

1975 

19,350 

216 

259 

303 

346 

476 

476 

341 

375 

340 

273 

238 

170 

3,813.0 

1976 

19,372 

222 

170 

215 

218 

265 

334 

339 

343 

231 

252 

223 

217 

3,029.0 

1977 

19,369 

174 

174 

181 

214 

197 

245 

228 

254 

235 

224 

209 

173 

2,568.0 

1978 

19,400 

146.0 

136.1 

148.5 

173.1 

278.6 

366.7 

336.7 

319.9 

274.2 

241.6 

180.9 

178.8 

2,781.1 

1979 

19,409 

162.9 

151.4 

174.9 

218.5 

281.1 

318.2 

328.2 

313.5 

299.0 

236.5 

207.0 

212.8 

2,904.0 

1980 

19,368 

177.9 

160.0 

182.8 

231.8 

260.2 

318.5 

353.3 

331.8 

277.0 

250.0 

228.5 

189.1 

2,960.9 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

At 

gpcd- 

olpct- 

1970 

3.51 

67,000 

84 

100 

106 

142 

168 

167 

185 

195 

174 

123 

111 

86 

137 

.153 

1971 

3.45 

66,495 

92 

104 

119 

131 

140 

169 

190 

199 

169 

137 

114 

94 

139 

.156 

1972 

3.40 

65,720 

97 

113 

131 

150 

169 

169 

174 

183 

155 

126 

104 

86 

138 

.155 

1973 

3.36 

64,976 

89 

107 

120 

136 

155 

155 

177 

174 

154 

123 

107 

77 

131 

.147 

1974 

3.32 

64,263 

82 

106 

108 

124 

175 

183 

238 

233 

224 

174 

157 

108 

160 

.179 

1975 

3.28 

63,426 

110 

146 

154 

182 

242 

250 

173 

191 

179 

139 

125 

86 

165 

.184 

1976 

3.23 

62,620 

114 

94 

111 

116 

137 

178 

175 

177 

123 

130 

119 

112 

132 

.148 

1977 

3.19 

61,814 

91 

101 

94 

115 

103 

132 

150 

133 

127 

117 

113 

90 

114 

.128 

1978 

3.17 

61,433 

77 

79 

78 

94 

146 

199 

177 

168 

149 

127 

98 

94 

124 

.139 

1979 

3.20 

62,033 

85 

87 

91 

117 

146 

171 

171 

163 

161 

123 

111 

111 

128 

.143 

1980 

3.20 

62,000 

93 

89 

95 

125 

135 

171 

184 

173 

149 

130 

123 

98 

130 

.146 

AVERAGE 

1971-19(0 

3.19 

61,822 

85 

85 

88 

112 

142 

180 

177 

168 

153 

127 

111 

101 

127 

.142 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       Hpc«      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY   AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typt  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

»roJ*L2!l 

,a.„     360,700 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY LD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1401.0 

1358.6 

1564.2 

1883.6 

2113.3 

2049.7 

2282.7 

2277.1 

2074.6 

1819.8 

1578.1 

1311.7 

21,714.4 

1971 

1357.8 

1320.8 

1647.5 

1723.8 

1844.2 

2023.2 

2274.2 

2352.6 

2072.1 

1813.4 

1566.2 

1391.5 

21,387.3 

1972 

1423.3 

1482.4 

1709.4 

1853.5 

2040.7 

2004 . 8 

2267.2 

2353.4 

1846.1 

1768.0 

1438.2 

1424.3 

21,611.3 

1973 

1420.7 

1207.0 

1391.5 

1711.0 

1941.3 

2081.4 

2115.5 

2085.4 

1846.9 

1766.3 

1468.4 

1383.1 

20,418.5 

1974 

1294.9 

1390.8 

1405.0 

1697.9 

1892.6 

2048.2 

2234.2 

2142.4 

1950.6 

1770.3 

1562.4 

1392.9 

20,782.2 

1975 

1441.7 

1255.3 

1366.1 

1405.5 

1840.4 

1917.6 

2184.4 

2138.1 

1969.6 

1754.5 

1584.2 

1491.6 

20,349.0 

1976 

1672.0 

1396.4 

1626.0 

1594.8 

2007.2 

2167.8 

2233.7 

2135.9 

1719.6 

1798.8 

1764.2 

1647.3 

21,763.7 

1977 

1421.4 

1372.2 

1486.0 

1578.1 

1442.0 

1635.1 

1877.7 

1717.8 

1694.1 

1648.3 

1517.4 

1405.6 

18,795.7 

1978 

1252.3 

1205.4 

1398.5 

1430.5 

1951.6 

2109.2 

2158.2 

2150.6 

1823.2 

1793.1 

1432.3 

1414.4 

20,119.3 

1979 

1373.4 

1222.6 

1438.9 

1607.3 

1949.3 

2063.6 

2188.0 

2038.6 

1955.7 

1836.5 

1606.0 

1628.7 

20,908.6 

1980 

1423.2 

1322.8 

1459.7 

1680.7 

1814.4 

2034.4 

2271.0 

2218.1 

1996.8 

1887.1 

1775.4 

1579.0 

21,462.6 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A/ 

gpcH- 

+~P 

1970 

359,779 

126 

135 

140 

175 

189 

190 

205 

204 

192 

163 

146 

118 

165 

.185 

1971 

358,977 

122 

131 

148 

160 

166 

188 

204 

211 

192 

163 

145 

125 

163 

.183 

1972 

358,430 

128 

14  3 

154 

172 

184 

186 

204 

712 

172 

159 

134 

128 

165 

.185 

1973 

358,209 

128 

120 

125 

159 

175 

194 

191 

188 

172 

159 

137 

125 

156 

.175 

1974 

358,374 

116 

139 

126 

158 

170 

190 

201 

193 

181 

159 

145 

125 

159 

.178 

1975 

358,500 

130 

125 

123 

131 

166 

178 

197 

192 

183 

158 

147 

134 

156 

.175 

1976 

358,292 

151 

134 

146 

148 

181 

202 

201 

192 

160 

162 

164 

148 

166 

.186 

1977 

358,992 

128 

137 

134 

147 

130 

152 

169 

154 

157 

148 

141 

126 

143 

.160 

1978 

359,939 

112 

120 

125 

132 

175 

195 

193 

193 

169 

161 

133 

127 

153 

.171 

1979 

360,861 

123 

121 

129 

148 

174 

191 

196 

182 

181 

164 

148 

146 

159 

.178 

1980 

361,783 

127 

126 

130 

155 

162 

187 

202 

198 

184 

168 

164 

141 

162 

.181 

AVERAGE 
1t7»-1»»0 

360,861 

121 

122 

128 

145 

170 

191 

197 

191 

178 

164 

148 

138 

158 

.177 

J/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      alpcl     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE     3     (continued) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANCELES 


LOS   ANGELES 


HYDHOLOGIC    STUDY  ARE* 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


LOS   ANCELES 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.«,«  2,811,801 

1970 

.oar.         2.966.763 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE IO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mi 

lion  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

610,219 

12286 

11821 

13532 

15991 

18539 

18125 

20911 

20897 

18529 

16205 

13515 

11350 

191,701 

1971 

611,960 

11999 

12206 

14632 

15160 

15860 

17995 

20423 

20390 

18135 

16634 

13705 

12230 

189,369 

1972 

608,642 

12700 

13230 

15314 

16110 

18147 

18150 

21080 

20094 

17280 

15196 

12960 

12896 

193,157 

1973 

608,22  7 

12304 

10808 

11889 

14820 

16491 

19146 

19787 

19319 

16635 

16508 

13233 

12459 

183,399 

1974 

608,539 

10940 

12627 

11898 

14946 

16446 

18486 

20417 

19201 

17928 

15119 

14253 

12884 

185,145 

1975 

604,411 

13702 

11635 

12217 

12738 

16777 

17244 

19662 

19839 

18138 

16142 

14949 

14362 

187,405 

1976 

601,431 

15329 

12987 

14451 

14823 

17605 

20199 

20444 

19554 

15160 

16189 

15558 

15081 

197,380 

1977 

603,321 

12739 

14004 

13497 

14691 

12147 

14701 

16403 

15150 

14091 

13698 

12967 

11314 

165,402 

1978 

606,250 

10065 

9360 

10483 

10943 

15996 

17738 

19274 

18569 

16445 

15834   . 

12598 

12678 

169,983 

1979 

612,336 

11576 

10522 

11967 

14500 

16715 

18742 

19203 

18467 

18150 

16548 

14069 

14670 

185.129 

1980 

620,224 

12257 

11977 

14488 

16915 

16638 

17541 

21348 

20530 

17884 

17654 

15848 

14414 

197,454 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«1pc»-' 

1970 

4.65 

2,835,200 

140 

149 

154 

188 

211 

213 

238 

238 

218 

184 

159 

129 

185 

.207 

1971 

4.67 

2,857,853 

135 

153 

165 

177 

179 

210 

231 

230 

212 

188 

160 

138 

182 

.204 

1972 

4.69 

2,853,314 

144 

160 

173 

188 

205 

212 

238 

227 

202 

172 

151 

146 

185 

.207 

1973 

4.70 

2,861,708 

139 

135 

134 

173 

186 

223 

223 

218 

194 

186 

154 

140 

176 

.197 

1974 

4.72 

2,872,913 

123 

157 

134 

173 

185 

214 

229 

216 

208 

170 

165 

145 

177 

.198 

1975 

4.74 

2,863,699 

154 

145 

138 

148 

189 

201 

221 

223 

211 

182 

174 

162 

179 

.200 

1976 

4.76 

2,861,609 

173 

156 

163 

173 

198 

235 

230 

220 

177 

182 

181 

170 

188 

.211 

1977 

4.78 

2,880,858 

143 

174 

151 

170 

136 

170 

184 

170 

163 

153 

150 

127 

157 

.176 

1978 

4.79 

2,902,725 

112 

115 

116 

126 

178 

204 

214 

206 

189 

176 

145 

141 

160 

.179 

1979 

4.81 

2,944,833 

127 

128 

131 

164 

183 

212 

210 

202 

205 

181 

159 

161 

172 

.193 

1980 

4.83 

2,995,357 

132 

138 

156 

188 

179 

195 

230 

221 

199 

190 

176 

155 

180 

.202 

AVERAGE 

187I-19&0 

4.81 

2,947,638 

124 

127 

134 

159 

180 

204 

218 

210 

198 

182 

160 

152 

171 

.192 

1/     gpcd 
2/      «lpci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION 
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TABLE     3     (cont.nu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANCELES 


MANHATTAN    BEACH 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MANHATTAN    BEACH 


M1!\irTPAI     UATFB    nFPARTMFNT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

35.352 

too         31-*00 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY E 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mi 

lion  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

11,117 

124.2 

122.8 

138.7 

173.4 

195.1 

191.3 

210.5 

207.8 

186.7 

171.6 

152.6 

118.5 

1,993.2 

1971 

11,000 

122.0 

127.0 

164.0 

168.0 

181.0 

197.0 

118.5 

154.0 

196.9 

128.3 

234.3 

95.0 

1,886.0 

1972 

84.9 

61.9 

95.4 

87.1 

143.9 

107.0 

174.7 

171.6 

144.0 

211.2 

129.4 

144.5 

1,555.6 

1973 

11,500 

105.8 

146.8 

82.3 

108.9 

95.6 

225.7 

134.8 

191.6 

142.4 

181.5 

132.1 

153.3 

1,700.8 

1974 

12,000 

92.2 

120.0 

84.2 

121.6 

95.6 

148.7 

158.8 

207.1 

139.3 

203.5 

129.1 

148.7 

1,648.8 

1975 

13.UUO 

105.4 

127.1 

98.3 

117.6 

92.5 

140.6 

207.0 

206.0 

180.0 

127.0 

168.0 

114.0 

1,683.5 

1976 

11,370 

151.7 

121.9 

147.9 

148.8 

180.6 

184.4 

189.6 

193.4 

140.6 

148.9 

135.6 

140.2 

1,883.6 

1977 

11,370 

119.0 

110.2 

120.0 

130.6 

112.9 

135.9 

154.0 

138.8 

133.1 

131.1 

120.3 

107.6 

1,513.5 

1978 

11,350 

97.1 

90.9 

99.4 

101.7 

159.3 

168.1 

177.6 

171.4 

152.8 

144.4 

113.1 

113.7 

1,589.5 

1979 

11,338 

111.1 

94.5 

109.5 

135.9 

163.6 

175.6 

183.8 

185.4 

175.3 

149.9 

135.6 

137.5 

1,757.7 

1980 

11,354 

112.1 

111.8 

116.3 

147.3 

159.3 

182.2 

195.8 

187.4 

162.6 

155.8 

153.1 

134.6 

1,818.3 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

■*>c»-' 

1970 

3.18 

35,352 

113 

124 

127 

164 

178 

180 

192 

190 

176 

157 

144 

108 

154 

.172 

1971 

3.54 

38,928 

101 

117 

136 

144 

150 

169 

98 

128 

169 

106 

201 

79 

133 

.149 

1972 

37,830 

72 

56 

81 

77 

123 

94 

149 

146 

127 

180 

114 

123 

112 

.125 

1973 

3.22 

37,044 

92 

142 

72 

98 

83 

203 

117 

167 

128 

158 

119 

133 

126 

.141 

1974 

3.06 

36,740 

81 

117 

74 

110 

84 

135 

139 

182 

126 

179 

117 

131 

123 

.138 

1975 

2.68 

34,842 

98 

130 

91 

113 

86 

135 

192 

191 

172 

118 

161 

106 

132 

.148 

1976 

2.97 

33,819 

145 

124 

141 

147 

172 

182 

181 

184 

139 

142 

134 

134 

152 

.170 

1977 

2.84 

32.277 

119 

122 

120 

135 

113 

140 

154 

139 

137 

131 

124 

108 

128 

.143 

1978 

2.80 

31,791 

99 

102 

101 

107 

162 

176 

180 

174 

160 

147 

119 

115 

137 

.153 

1979 

2.75 

31,134 

115 

108 

113 

146 

170 

188 

190 

192 

188 

155 

145 

142 

155 

,174 

1980 

2.78 

31,545 

115 

122 

119 

156 

163 

193 

200 

192 

172 

159 

162 

138 

157 

.176 

AVERAGE 
1t7«-lM0 

2.78 

31,490 

110 

111 

111 

136 

165 

186 

190 

186 

173 

154 

142 

132 

150 

.168 

1/       gpcO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       •loci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MONTEREY  PARK 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE* 


SOUTH  COASTAL  REGION 


MONTEREY  PARK 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

49,166 

1970 

1-0        5*-"8 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  H  CITY [D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  ^^^^^_^___^^_^^^__^^^^^_ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

12,435 

V 

2,744.8 

1971 

11,337 

171.1 

164.6 

200.9 

212.1 

225.6 

262.8 

311.5 

323.0 

275.9 

245.7 

200.5 

172.2 

2,765.9 

1972 

176.7 

188.3 

222.5 

240.0 

264.8 

269.6 

323.2 

228.8 

251.6 

224.1 

182.7 

176.2 

2,748.5 

1973 

168.0 

144.1 

156.4 

210.2 

248.6 

287.1 

296.2 

296.0 

247.2 

241.6 

187.9 

173.1 

2,656.4 

1974 

11,733 

150.5 

166.9 

159.1 

213.9 

234.4 

277.6 

315.0 

290.4 

267.2 

221.0 

198.5 

173.9 

2,668.4 

1975 

11,730 

182.8 

151.2 

166.9 

170.6 

238.6 

259.6 

308.6 

299.3 

271.0 

227.8 

209.3 

198.4 

2,684.1 

1976 

11,710 

219.9 

170.1 

195.4 

202.5 

261.3 

304.2 

316.7 

301.8 

217.8 

230.1 

213.3 

209.8 

2,842.9 

1977 

11,786 

171.6 

170.6 

179.3 

197.7 

171.7 

210.9 

251.0 

288.5 

210.5 

211.9 

197.2 

172.7 

2,373.6 

1978 

11,887 

150.8 

140.8 

161.7 

160.9 

238.4 

277.4 

303.8 

288.6 

251.6 

241.5 

184.6 

182.4 

2,582.5 

1979 

12,084 

169.4 

152.8 

172.7 

205.2 

250.2 

282.5 

300.8 

288.1 

286.8 

232.7 

213.2 

219.2 

2,773.6 

1980 

12,134 

183.6 

171.0 

182.9 

224.4 

224.8 

286.5 

320.3 

314.1 

266.9 

267.6 

242.8 

220.7 

2,905.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„1/ 
opcd- 

*P^' 

1970 

3.95 

49,176 

153 

.171 

1971 

4.31 

48,867 

113 

120 

133 

145 

149 

179 

206 

213 

188 

162 

137 

144 

155 

.174 

1972 

48,588 

117 

134 

148 

165 

176 

185 

215 

152 

173 

149 

125 

117 

155 

.174 

1973 

48,249 

112 

107 

105 

145 

166 

198 

198 

198 

171 

162 

130 

116 

151 

.169 

1974 

4.09 

47,940 

101 

124 

107 

149 

158 

193 

212 

195 

186 

149 

138 

117 

152 

.170 

1975 

4.22 

49,461 

119 

109 

109 

115 

156 

175 

201 

195 

183 

149 

141 

129 

149 

.167 

1976 

4.26 

49,925 

142 

117 

126 

135 

169 

203 

205 

195 

145 

149 

142 

136 

156 

.175 

1977 

4.30 

50,735 

109 

120 

114 

130 

109 

139 

160 

145 

138 

135 

130 

110 

128 

.143 

1978 

4.33 

51,456 

95 

98 

101 

104 

149 

180 

190 

181 

163 

151 

120 

114 

138 

.155 

1979 

4.40 

.53,139 

103 

103 

105 

129 

152 

177 

183 

175 

180 

141 

134 

133 

143 

.160 

1980 

4.48 

54,369 

109 

108 

109 

138 

133 

176 

190 

186 

164 

159 

149 

131  , 

146 

.164 

AVERAGE 

1971-  !9K> 

4.40 

52,988 

102 

103 

105 

124 

145 

178 

188 

181 

169 

150 

134 

126 

142 

.159 

1/       gpc«      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       t'pc«      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

V     MONTHLY   DATA  NOT  AVAILABLE 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (coittinu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   LAHONTAN 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


PALMDALE   COUNTY    WATER   DISTRICT 


COUNTY   WATER    DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■°™  8-511 

<°«n        12.277 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE (Zl 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

1971 

5,472 

1,530.0 

1972 

5,501 

1,507.0 

1973 

5.657 

1.457.C 

1974 

5,797 

1.659.0 

1975 

5,827 

1,532.0 

1976 

5,845 

1.610.0 

1977 

5.874 

1.510.0 

1978 

5,913 

1.614.0 

1979 

6,031 

1.657.0 

1980 

6,151 

1,699.0 

YEAH 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

-PC.2:' 

1970 

1971 

2.95 

16,137 

260 

.291 

1972 

2.94 

16,167 

255 

.286 

1973 

2.93 

16,569 

241 

.270 

1974 

2.92 

16,933 

268 

.300 

1975 

2.91 

16,974 

255 

.286 

1976 

2.90 

16,950 

260 

.291 

1977 

2.90 

17,011 

243 

.272 

1978 

2.88 

17,023 

260 

.291 

1979 

2.87 

,17,315 

262 

.293 

I960 

2.87 

17,668 

263 

.295 

tVERAGC 

1»7t-WM 

2.87 

17,335 

262 

.293 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       alpcl     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 


95 


TABLE    3    (cortinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH    COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Type  


HUN ICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

U7C       1»."1 

loan        117.800 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q' 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     *  .  Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

37,233 

691.1 

690.8 

671.1 

708.0 

742.3 

972.5 

1034.4 

1116. 7 

1227.1 

775.7 

754.9 

630.0 

10,014.6 

1971 

36,630 

646.4 

675.5 

825.6 

852.9 

903 .  5 

1109.0 

1372.6 

1196.6 

1194.9 

1013.8 

784.8 

620.7 

11,401.3 

1972 

36,477 

645.8 

64  7.7 

924.9 

996.6 

1094.5 

1094.2 

1361.6 

1286.8 

1087.1 

957.8 

735.0 

690.3 

11,522.3 

1973 

36,234 

628.4 

522.8 

558.4 

841.7 

1005.3 

1163.8 

1296.3 

1233.7 

1003.3 

708.6 

708.6 

645.1 

10.316.0 

1974 

36,249 

560.3 

647.0 

629.0 

846.8 

985.3 

1226.6 

1396.0 

1301.8 

1218.8 

887.1 

821.4 

752.3 

11,272.4 

1975 

36,327 

734.7 

571.3 

624.1 

641.9 

984.6 

1080.6 

1360.5 

1377.9 

1245.6 

934.1 

849.8 

753.9 

11,159.0 

1976 

36,376 

881.1 

637.5 

794.5 

801.9 

1122.7 

1343.1 

1450.6 

1345.8 

850.8 

934.7 

854.6 

880.3 

11,897.6 

1977 

36,338 

717.4 

736.6 

732.4 

804.1 

673.4 

878.3 

1104.6 

998.6 

959.4 

900.3 

835.7 

671.7 

10,012.5 

1978 

36,382 

564.2 

502.3 

561.9 

572.0 

952.9 

1202.4 

1338.1 

1239.6 

1044.1 

1024.9 

.  724.8 

704.1 

10,431.3 

1979 

36,454 

557.5 

645.7 

650.1 

832.9 

1009.1 

1241.4 

1304.6 

1224.3 

1238.2 

905.3 

751.2 

757.6 

11,117.9 

1980 

36,579 

622.2 

565.6 

621.2 

855.0 

763.7 

1147.5 

1409.3 

1251.6 

1155.0 

1046.0 

942.2 

753.6 

11,132.9 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9pcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

aipc*,-' 

1970 

3.66 

136,200 

164 

181 

159 

173 

176 

238 

245 

264 

300 

184 

185 

149 

201 

.225 

1971 

3.71 

136,154 

153 

177 

196 

209 

215 

272 

325 

331 

293 

240 

192 

147 

229 

.256 

1972 

3.74 

136,483 

153 

164 

219 

243 

259 

267 

322 

304 

266 

226 

180 

163 

231 

.259 

1973 

3.79 

137,392 

148 

136 

131 

204 

236 

282 

304 

290 

243 

166 

172 

151 

206 

.231 

1974 

3.78 

137,073 

132 

169 

148 

206 

232 

298 

329 

306 

296 

209 

200 

177 

225 

.252 

1975 

3.81 

138,290 

171 

148 

146 

155 

230 

260 

317 

321 

300 

218 

205 

176 

221 

.248 

1976 

3.85 

139,867 

203 

157 

183 

191 

259 

320 

335 

310 

203 

216 

204 

203 

232 

.260 

1977 

3.88 

140,957 

164 

187 

168 

190 

154 

208 

253 

229 

227 

206 

198 

154 

195 

.218 

1978 

3.91 

142,236 

128 

126 

127 

134 

216 

282 

303 

281 

245 

232 

170 

160 

201 

.225 

1979 

3.93 

,143,395 

125 

161 

146 

194 

227 

289 

293 

275 

288 

204 

175 

170 

212 

.237 

1980 

3.98 

145,510 

138 

134 

138 

196 

169 

263 

312 

278 

265 

232 

216 

167 

209 

.234 

AVERAGE 

1971-1980 

3.94 

143,714 

130 

140 

137 

175 

204 

278 

303 

278 

266 

223 

187 

166 

207 

.232 

1/     gpcd 
2/     ilpci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      g] 
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TABLE   3   (coMmu.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


rmmTY      I.OS   ANCELF.S 


CITY  POMONA 


CITY  CENSUS  POPULATION 
1970. 

1980. 


92,742 


HYOROLOGIC    STUOY  AREA      SOUTH    COASTAL    RECION 


WATER  SUPPLIER  """"" 

T»p.  MUNICIPAL   WATER    DEPARTMENT 


SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  fH  CITY 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE  . 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     , 

OTHER  


D 

m 

.□ 


OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Southern    California    Water    f  n  .  .    Walnut    Valloy 
Water  Ol.ttricf 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION*  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

522.9 

496.5 

581.5 

689.6 

818.9 

834.? 

"74.8 

Of." .  8 

853.1 

731.7 

591.1 

481.5 

8,526.6 

1971 

525.0 

498.7 

598.8 

652.3 

693.0 

837.6 

996.1 

1034.5 

877    9 

731.7 

575.5 

515.9 

8,537.0 

1972 

548.9 

591.4 

687.4 

742.3 

832.1 

870.5 

1020.4 

941.2 

75". 3 

670.6 

556.Q 

531.0 

8.759.0 

1973 

561.9 

464.9 

510.3 

614.3 

768.2 

91(, .  f, 

952. 0 

021.9 

775.2 

758.9 

567.1 

514.2 

8.316.4 

1974 

491.3 

520.1 

533.3 

672.7 

725.9 

892.5 

957.5 

914.9 

855.6 

602.2 

580.2 

511.8 

8,348.0 

1975 

545.1 

460.0 

510.3 

502.9 

72". 1 

798.7 

940.7 

932.2 

862.8 

708.2 

612.3 

576.3 

8,178.6 

1976 

659.1 

518.8 

613.7 

642.0 

813.7 

949.7 

959.8 

963.6 

692.7 

702.3 

627.9 

613.7 

8,757.0 

1977 

525.0 

540.9 

574.6 

641.9 

608.5 

753.8 

836.3 

774.7 

715.4 

691.9 

616.3 

529.6 

7.808.9 

1978 

500.1 

451.0 

512.6 

515.0 

774.9 

892.9 

962.8 

886.5 

710.0 

712.7 

512.3 

493.1 

7.923.9 

1979 

488.0 

423.9 

510.6 

609.7 

769.2 

907.0 

960.2 

918.5 

925.0 

669.5 

530.3 

562.5 

8.274.4 

1980 

476.2 

437.2 

464.2 

606.9 

637.9 

840.2 

953.3 

906.8 

756.2 

723.1 

625.3 

563." 

7,9"1.2 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    t/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm? 

1970 

84,550 

190 

210 

222 

272 

312 

329 

372 

370 

336 

272 

233 

184 

276 

.309 

1971 

84,596 

200 

211 

228 

257 

264 

330 

380 

394 

346 

279 

227 

197 

276 

.310 

1972 

84,182 

210 

242 

263 

294 

319 

345 

391 

363 

301 

257 

221 

203 

284 

.318 

1973 

84,137 

215 

197 

196 

24  3 

295 

359 

365 

353 

307 

291 

225 

197 

271 

.304 

1974 

83,159 

191 

223 

207 

270 

282 

358 

371 

355 

34  3 

269 

233 

199 

275 

.308 

1975 

84,483 

208 

194 

195 

198 

278 

315 

359 

356 

340 

270 

242 

220 

265 

.297 

1976 

85,807 

248 

208 

231 

249 

306 

369 

361 

362 

269 

264 

244 

231 

279 

.313 

1977 

87,131 

194 

222 

213 

246 

225 

288 

310 

287 

274 

256 

236 

196 

246 

.276 

1978 

88.456 

182 

182 

187 

194 

283 

336 

351 

323 

268 

260 

193 

180 

245 

.275 

1979 

89,780 

175 

169 

183 

226 

276 

337 

345 

330 

34  3 

241 

197 

202 

253 

.283 

1980 

91,772 

167 

164 

163 

220 

224 

305 

335 

319 

275 

254 

227 

198 

238 

.267 

AVERAGE 

i»7»-n>ao 

90,003 

175 

172 

178 

213 

261 

326 

344 

324 

2"5 

252 

206 

1»3 

245 

.275 

1/       gpcD      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       •lpc<      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3     (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


SANTA  MONICA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Type  


SANTA  MONICA 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.™  88'289 

ia.n  88. 314 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D- 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

15,286 

15,251 

408.1 

303.2 

432.1 

476.9 

518.5 

471.2 

530.2 

526.3 

509.8 

484.1 

435.5 

382.0 

5,477.9 

1971 

15,472 

15,435 

408.9 

386.2 

457.4 

462.1 

489.3 

499.4 

562.6 

569.5 

514.1 

506.5 

455.8 

418.7 

5,730.5 

1972 

15,404 

15,367 

436.4 

426.7 

473.2 

483.8 

530.3 

524.6 

576.8 

573.0 

523.9 

504.0 

441.4 

446.7 

5,940.8 

1973 

15,411 

15,374 

432.2 

369.4 

424.9 

470.5 

514.2 

521.1 

532.5 

530.9 

490.5 

496.9 

434.8 

424.4 

5.642.3 

1974 

15,416 

15,379 

395.2 

404.2 

398.7 

474.2 

486.8 

519.2 

553.4 

533.7 

498.3 

474.7 

454.9 

430.4 

5,623.7 

1975 

15,428 

15,391 

452.8 

371.7 

410.2 

424.2 

503.5 

468.4 

530.4 

526.3 

481.7 

453.3 

438.3 

411.9 

5,472.7 

1976 

15,453 

15,416 

457.2 

366.2 

443.1 

436.2 

509.1 

524.0 

531.7 

535.0 

440.3 

470.0 

447.7 

464.5 

5.625.0 

1977 

15,487 

15,450 

407.0 

377.8 

404.0 

402.0 

404.5 

400.2 

434.7 

394.2 

381.2 

419.2 

373.5 

360.3 

4.759.0 

1978 

15,437 

15,400 

337.3 

302.1 

334.4 

343.6 

452.2 

474.8 

484.4 

489.7 

457.1 

427.6 

.  381.8 

387.1 

4.872.1 

1979 

15,405 

15,368 

365.2 

329.9 

387.0 

423.0 

467.0 

474.0 

513.0 

507.3 

488.6 

454.9 

406.5 

419.3 

5.235.7 

1980 

15,178 

15,139 

375.3 

338.3 

351.0 

476.0 

446.4 

481.6 

538.9 

535.8 

430.7 

473.3 

439.6 

485.8 

5,372.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    U 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•tpM- 

1970 

5.79 

88,489 

149 

122 

158 

180 

189 

177 

193 

192 

192 

176 

164 

139 

170 

.190 

1971 

5.75 

89,000 

148 

155 

166 

173 

177 

187 

204 

206 

193 

184 

171 

152 

176 

.197 

1972 

5.82 

89,700 

157 

164 

170 

180 

191 

195 

207 

206 

195 

181 

164 

161 

181 

.203 

1973 

5.87 

90,400 

154 

146 

152 

173 

183 

192 

190 

189 

181 

177 

160 

151 

171 

.192 

1974 

5.93 

91,400 

139 

158 

141 

173 

172 

189 

195 

188 

182 

168 

166 

152 

169 

.189 

1975 

5.98 

92,200 

158 

144 

144 

153 

176 

169 

186 

184 

174 

159 

158 

144 

163 

.183 

1976 

5.95 

91,900 

160 

137 

156 

158 

179 

190 

187 

188 

160 

165 

162 

163 

167 

.187 

1977 

5.92 

91,700 

143 

147 

142 

146 

142 

145 

153 

139 

139 

147 

136 

127 

142 

.159 

1978 

5.91 

91,300 

119 

118 

118 

125 

160 

173 

171 

173 

167 

151 

139 

137 

146 

.164 

1979 

5.87 

90,500 

130 

130 

138 

156 

166 

175 

183 

181 

180 

162 

150 

149 

159 

.178 

1980 

5.82 

88,300 

137 

132 

128 

180 

163 

182 

197 

196 

163 

173 

166 

177 

166 

.186 

kVERAGE 

1S7I-19U 

5.87 

90,033 

129 

127 

128 

154 

163 

177 

184 

183 

170 

162 

152 

154 

157 

.176 

1/     gpcd 
2/     «ipc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION        [fj 
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TABLE    3    (contimixl) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS   ANGELES 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CITY   OF   SOUTH  GATE 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

56,909 
1970 

....      66.78* 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE [i] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
Southern   California  Water   Co. 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3/ 

1971 

13,650 

230.0 

204.0 

183.0 

258.0 

291.0 

259.0 

385.5 

388.7 

356.5 

326.6 

274.6 

257.1 

3,414.0 

1972 

13,660 

248.4 

278.2 

315.4 

318.6 

348.6 

347.0 

403.1 

316.7 

353.1 

295.9 

301.7 

232.4 

3,759.1 

1973 

13,547 

242.9 

194.9 

220.8 

207.0 

269.0 

292.5 

314.0 

315.1 

299.0 

317.0 

315.0 

217.6 

3,204.8 

1974 

13,580 

221.7 

189.0 

237.3 

204.8 

281.8 

139.8 

308.3 

300.5 

348.2 

289.2 

292.7 

209.5 

3,022.8 

1975 

13,587 

230.0 

171.4 

204.8 

183.6 

238.5 

231.4 

354.3 

331.3 

271.5 

297.5 

242.1 

250.0 

3,006.4 

1976 

13,655 

278.4 

221.3 

273.6 

301.8 

311.0 

315.5 

359.6 

335.6 

272.3 

303.5 

287.9 

291.1 

3,551.6 

1977 

13,523 

237.3 

224.6 

256.5 

276.9 

237.2 

277.6 

308.5 

296.3 

283.0 

257.6 

264.0 

246.4 

3,165.9 

1978 

13,821 

263.8 

217.4 

215.4 

157.7 

257.1 

267.3 

308.5 

296.3 

283.0 

257.6 

264.4 

246.4 

3,034.9 

1979 

263.8 

217.4 

257.4 

234.7 

325.9 

358.5 

311.5 

301.3 

294.0 

287.5 

260.3 

240.5 

3,352.8 

1980 

15,673 

210.8 

200.4 

262.2 

240.2 

390.5 

360.2 

384.9 

277.0 

273.9 

347.2 

292.4 

318.4 

3,558.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

Meet,-' 

1970 

1971 

3.74 

50,988 

146 

143 

116 

169 

184 

169 

244 

246 

233 

207 

180 

163 

183 

.205 

1972 

3.71 

50,697 

158 

189 

201 

209 

222 

228 

256 

202 

232 

188 

198 

148 

203 

.227 

1973 

3.72 

50,367 

156 

138 

141 

137 

172 

194 

201 

202 

198 

203 

208 

139 

174 

.195 

1974 

3.73 

50,593 

141 

133 

151 

135 

180 

92 

197 

192 

229 

184 

193 

134 

164 

.184 

1975 

3.74 

50,748 

146 

121 

130 

121 

152 

152 

225 

211 

178 

189 

159 

159 

162 

.181 

1976 

3.76 

51,286 

175 

149 

172 

196 

196 

205 

226 

211 

177 

191 

187 

183 

189 

.212 

1977 

3.80 

51,431 

149 

156 

161 

179 

149 

180 

193 

186 

183 

162 

171 

155 

169 

.189 

1978 

3.95 

54,550 

156 

142 

127 

96 

152 

163 

182 

175 

173 

152 

162 

146 

152 

.170 

1979 

57,592 

148 

135 

144 

136 

183 

207 

174 

169 

170 

161 

151 

135 

159 

.178 

1980 

3.87 

60,634 

112 

114 

139 

132 

208 

198 

205 

147 

151 

185 

161 

169 

160 

.179 

AVERAGE 

tl7»-1»«0 

3.91 

57,592 

139 

130 

137 

121 

181 

189 

187 

164 

165 

166 

158 

150 

157 

.176 

GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


1/     gpcd 

3/      DATA  NOT   AVAILABLE 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


LOS  ANCELES 


HYDROLOG1C    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER    

Typ,  MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,„»        134,968 

.0.0       131.497 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE GO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  ^^_^^^^^^^^__^^^^^^______ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
California   Water   Service  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

22,144 

503.6 

498.4 

593.8 

681.1 

752.0 

763.8 

801.7 

775.3 

716.4 

654.5 

587.7 

499.  s 

7,827.8 

1971 

22,376 

531.9 

503.7 

619.7 

670.1 

695.4 

743.0 

815.2 

810.8 

738.6 

679.7 

588.4 

539.1 

7.953.6 

1972 

22,567 

552.3 

559.3 

656.8 

696.1 

775.6 

732.2 

824.7 

835.9 

693.7 

675.0 

582.5 

582.0 

8.166.1 

1973 

22,621 

568.7 

449.4 

536.0 

654.7 

721.1 

757.1 

775.7 

761.3 

657.8 

643.4 

547.9 

506.2 

7.579.3 

1974 

22,852 

468.3 

516.2 

521.1 

631.3 

706.1 

715.1 

774.0 

769.9 

683.2 

616.9 

566.3 

542.9 

7,511.3 

197S 

21,708 

531.0 

452.6 

477.2 

503.6 

657.3 

641.8 

724.6 

671.0 

629.0 

589.5 

534.2 

505.0 

6,916.8 

1976 

23,447 

556.0 

481.4 

590.8 

545.7 

668.8 

712.0 

741.1 

720.2 

533.0 

573.2 

542.5 

591.3 

7,256.0 

1977 

23,577 

464.1 

453.5 

520.4 

532.3 

479.5 

538.2 

592.3 

575.8 

537.3 

523.1 

507.9 

468.6 

6,193.0 

1978 

23,820 

391.5 

353.5 

413.5 

439.2 

625.1 

667.9 

700.6 

670.8 

605.0 

600.3 

497.6 

492.0 

6,457.0 

1979 

23,842 

421.1 

523.6 

393.9 

529.2 

639.2 

706.6 

718.6 

673.1 

690.6 

582.7 

537.0 

589.3 

7,004.9 

1980 

23,916 

495.7 

461.2 

520.6 

620.0 

641.1 

677.5 

791.0 

811.3 

664.9 

649.2 

630.6 

555.3 

7,518.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    *V 

ANNUALLY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPcd- 

mJf 

1970 

5.84 

129,220 

126 

138 

148 

176 

188 

197 

200 

194 

185 

163 

152 

125 

166 

.186 

1971 

5.76 

128,858 

133 

140 

155 

173 

174 

192 

204 

203 

191 

170 

152 

135 

169 

.189 

1972 

5.72 

129,140 

138 

149 

164 

180 

194 

189 

206 

209 

179 

169 

150 

145 

173 

.194 

1973 

5.73 

129,520 

142 

124 

133 

168 

180 

195 

193 

190 

169 

160 

141 

126 

160 

.179 

1974 

5.62 

128,480 

118 

143 

131 

164 

177 

186 

194 

193 

177 

155 

147 

136 

160 

.179 

1975 

5.82 

126,350 

136 

128 

122 

133 

168 

169 

185 

171 

166 

151 

141 

129 

150 

.168 

1976 

5.26 

123,345 

145 

135 

155 

147 

175 

192 

194 

188 

144 

150 

147 

155 

161 

.180 

1977 

5.23 

123,340 

121 

131 

136 

144 

125 

145 

155 

151 

145 

137 

137 

123 

138 

.155 

1978 

5.15 

122,660 

103 

103 

109 

119 

164 

182 

184 

176 

164 

158 

135 

129 

144 

.161 

1979 

5.20 

,  123,890 

110 

151 

103 

142 

166 

190 

187 

175 

186 

152 

144 

153 

155 

.174 

1980 

5.24 

125,310 

128 

127 

134 

165 

165 

180 

204 

209 

177 

167 

168 

143  , 

164 

.181. 

AVERAGE 

197I-19M 

5.20 

123,953 

114 

127 

115 

142 

165 

184 

192 

187 

176 

159 

1U9 

142 

154 

.172 

1/     jpcd 
2/     iipci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3     (coM.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

la.n  21.900 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE iZ] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1980 

1981 

T.251* 

1214 

8U 

72 

129 

30l4 

359 

1.75 

3M 

206 

206 

10l4 

102 

2,511 

1982 

7,589 

87 

78 

9U 

1U8 

232 

278 

32^ 

353 

226 

1U2 

90 

89 

2, I'll 

1983 

198U 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    « 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpca- 

W 

1980 

1981 

3.109 

22,550 

177 

133 

103 

191 

1.35 

531 

679 

509 

30U 

295 

15U 

1U6 

305 

.3U2 

1982 

3.110 

23,600 

119 

118 

128 

209 

317 

393 

U143 

U83 

319 

191* 

127 

122 

2U9 

.279 

1983 

198U 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

AVERAGE 

)8lil982 

3.11 

23,077 

UM 

126 

116 

200 

376 

1.62 

561 

U96 

312 

2U5 

lltl 

13* 

277 

.310 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       •Ipca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


COMBINATION      JQ 
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TABLE     3    (contmu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAM  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type  


NORTH  MARIN  COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

'""        11.006 

ia.n        1*3.916 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-t  OUTSIOE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

9,31*3 

92.8 

85.7 

103.1 

126.1* 

179.1* 

233.9 

263.1 

251*.  9 

227.0 

16U.8 

115.1* 

99.5 

l,9ll6.0 

1972 

9,787 

105.1 

98.7 

131.1* 

1**9.2 

226.9 

252.1 

261*.  7 

262.7 

20lt.7 

120.lt 

100.0 

108.6 

2,02lt.5 

1973 

10,1*76 

100.1 

84.1i 

99.1 

151*.  0 

235.1* 

277.1* 

289.6 

261*.  2 

211*.  9 

150.5 

108.6 

107.8 

2,086.0 

1974 

11,101 

110.1 

100.5 

115.6 

131*. 0 

239.9 

281.2 

281.3 

286.9 

21*6.8 

199.6 

119.7 

120.7 

2,236.3 

1975 

11,61*1* 

123.1* 

107.6 

119.2 

132.9 

21*9.9 

279.1* 

289.7 

285.5 

251*. 2 

152.2 

118.9 

131.0 

2,243.9 

1976 

12,31*3 

lit  It. 0 

128.7 

148.5 

165.2 

276.1* 

300.8 

313.1* 

268.2 

252.1* 

186.3 

158.8 

163.0 

2,505.7 

1977 

12,892 

11*1.9 

99.8 

101.9 

104.6 

107.1* 

161.9 

191*.  1* 

188.4 

ll*6.9 

13U.9 

102.7 

99.7 

l,581t.5 

1978 

13,1*32 

101.7 

85.8 

103.5 

105.1* 

212.8 

262.3 

279.1 

264.8 

213.8 

199.9 

.137.0 

131.9 

2,098.0 

1979 

111  ,065 

125.6 

115.2 

125.6 

11*8.3 

238.7 

30I4.2 

3Tlt.5 

296.1 

271. 1* 

242.3 

116.1 

136.9 

2,lt9li.9 

1980 

1U,1*95 

13li.9 

127.7 

151.5 

181.1 

2kl.li 

291.6 

317.7 

310.8 

271.  k 

228.1 

186.  It 

155.1 

2,597.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*<pc*-' 

1970 

1971 

3.76 

35,130 

85 

37 

95 

120 

165 

222 

242 

234 

215 

151 

109 

91 

152 

.170 

1972 

3.71 

36,310 

93 

94 

117 

137 

202 

231 

235 

233 

188 

107 

92 

96 

152 

.170 

1973 

3.66 

38,31*2 

8lt 

79 

03 

13k 

198 

2ltl 

2l*U 

222 

187 

127 

9k 

91 

149 

.167 

1974 

3.61 

1*0,075 

89 

90 

93 

ill 

193 

231* 

226 

231 

205 

161 

100 

97 

153 

.171 

1975 

3.56 

Itl,  "*53 

96 

93 

93 

107 

19li 

225 

225 

222 

20U 

118 

96 

102 

148 

.166 

1976 

3.51 

1*  3 ,  321* 

107 

102 

111 

127 

206 

231 

233 

200 

19k 

139 

122 

121 

158 

.177 

1977 

3.1*1* 

41t,348 

103 

80 

71* 

79 

78 

122 

lltl 

137 

110 

98 

77 

73 

98 

.110 

1978 

3.37 

1*5,266 

72 

68 

71* 

78 

152 

193 

199 

189 

157 

142 

101 

94 

127 

.142 

1979 

3.30 

,46,4l4 

87 

89 

87 

107 

166 

210 

260 

20G 

195 

168 

83 

95 

147 

.165 

1980 

3.23 

1*6,819 

93 

9l* 

lOlt 

129 

166 

208 

219 

21  It 

193 

157 

133 

107  ' 

152 

.170 

AVERAGE 

H7I-19B0 

3.30 

1.6,166 

84 

81* 

88 

105 

161 

206 

226 

203 

182 

156 

106 

99 

142 

.159 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       ilpci      -    ACRE-FEET   PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


.:au:;alito,  mill  valley,  t,an  rafael,  and  other  cities 


SAN   FRANCISCO   BAY 

MARIN  MUNICIPAL  WATER   DISTRICT 

Tvd.               MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

l»T0        NA 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY E] 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

other         Several  cities  and  tovns 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL.  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1071 

"•6,905 

585 

530 

622 

691 

909 

1,160 

1,285 

1,2*1 

1,117 

858 

630 

551. 

10,182 

1972 

*7,75* 

566 

526 

670 

70* 

1,010 

1,081 

1,239 

1,188 

955 

6*9 

56* 

597 

9,71*9 

1973 

U8,871 

583 

512 

586 

820 

1,111 

1,238 

1,267 

1,21  It 

1,013 

768 

598 

585 

10,295 

1974 

U9,980 

568 

522 

591 

653 

1,076 

1,2*3 

1,22* 

1,21.8 

1,109 

9*0 

618 

600 

10,392 

1975 

50,069 

598 

533 

63k 

663 

1,110 

1,2*0 

1,265 

1,2*0 

1,11k 

753 

5T"* 

576 

10 , 300 

1976 

50,*87 

662 

576 

590 

583 

77* 

763 

790 

685 

680 

63* 

5U9 

5*9 

7,835 

1977 

50,909 

*80 

260 

269 

258 

271 

330 

356 

362 

318 

328 

285 

285 

3,802 

1978 

51.3U2 

330 

3*1 

*10 

*22 

638 

795 

86U 

888 

7** 

699 

526 

*7* 

2,131 

1979 

51,721 

*88 

U30 

509 

5*8 

722 

956 

l.OOlt 

989 

93l< 

701 

521 

512 

8, 31* 

1980 

52,060 

i»98 

1*79 

552 

622 

806 

999 

1,023 

1,017 

892 

839 

658 

531 

8,916 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION       - 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•w 

1970 

1971 

3.593 

168,526 

112 

112 

119 

137 

171* 

229 

2U6 

238 

221 

16* 

125 

106 

166 

.186 

1972 

3.53* 

168,71.0 

108 

107 

128 

139 

193 

2llt 

237 

227 

189 

12* 

111 

114 

158 

.177 

1973 

3.1.57 

168,951. 

111 

108 

112 

162 

212 

21.1. 

21*2 

232 

200 

1*7 

118 

112 

167 

.187 

1974 

3.385 

169,168 

108 

110 

113 

129 

205 

2U5 

233 

238 

219 

179 

122 

11* 

168 

.188 

197S 

"3.385 

169,332 

Ilk 

112 

121 

130 

211 

21.1. 

2*1 

236 

219 

1*3 

113 

110 

167 

.187 

1976 

3.359 

169,595 

126 

117 

112 

115 

1*7 

150 

150 

130 

13* 

121 

108 

10* 

126 

.1*1 

1977 

3.336 

169,809 

91 

55 

51 

51 

51 

65 

68 

69 

62 

62 

56 

5* 

61 

.068 

1978 

3.312 

170,023 

63 

72 

78 

83 

121 

156 

161. 

168 

1*6 

133 

103 

90 

115 

.129 

1979 

3.296 

170, U50 

92 

90 

96 

107 

137 

187 

190 

187 

183 

133 

102 

97 

13* 

.150 

1980 

3.278 

170,660 

91. 

97 

101. 

121 

152 

195 

193 

192 

IT* 

159 

129 

100     ' 

1*3 

.160 

AVERAGE 
07O-1M0 

3.287 

170,555 

93 

91. 

100 

11* 

1*5 

191 

192 

190 

179 

1*6 

116 

99 

139 

.156 

1/       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       Ilpcl      -    ACRE -FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

ll     THE  DATA  OF  ONLY   1979  AMD   1980  WERE  AVERAGED 
BECAUSE  OF  ATYPICAL  DATA  IN   1977  AND   1978. 

8—77656 


METEREO        Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (continu.il) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


STUDY 

AREA 

UKIAt 

NORTH 

COAST 

Tvoe 

MUNICIPAL 

WATER 

D 

:partment 

CITY  CENSUS  POPULATION 

UTC         10'0^ 

ia.o      12.035 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

other    j   Outside 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 

Willow  County  Water  District 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

3,ltll0 

3,325 

kk.7 

39.3 

U3.6 

1.8.3 

87.1 

128.3 

153.lt 

150.8 

110.1 

69.2 

lilt. 5 

39.9 

959.2 

1972 

3,50b 

3,391 

1.1.5 

Ii0.lt 

1.5.5 

52-1 

95.9 

131.7 

1U2.8 

137.7 

98.8 

It9.l| 

iti.i 

1.8.0 

92ll.9 

1973 

3,553 

3,1>35 

UI4.2 

38.1 

1.2. 3 

69.8 

113.7 

139.2 

157.6 

111.8 

93.7 

5k. 5 

1.7.6 

1.3.0 

955.5 

1974 

3.5991/ 

14.702 

3,k80 
£-S8? 

1.2.8 

38.8 

1.1..  2 

1.9.3 

100.7 

129.9 

11*0.9 

11.6.1 

121.7 

81.1 

1.5.6 

1.6.0 

987.1 

1975 

h.Ttil 

k,620 

1.6.6 

U2.0 

1.6.5 

59.8 

116.5 

lU3.lt 

153.3 

ll>5.3 

120.7 

68.0 

55.9 

50.6 

1,01.8.6 

1976 

k,976 

it, 855 

52.7 

50.1 

5k.  7 

6U.3 

120.8 

139.7 

159.9 

112.9 

111..  5 

82.9 

56.9 

52.8 

1,062.2 

1977 

5,10l4 

k,987 

50.1 

3k.  It 

1.6.7 

67.3 

57.7 

118.2 

138.3 

122.1 

81.2 

58.3 

hb.T 

1.5.0 

861.. 0 

1978 

5,201 

5,083 

1.6.0 

1.1.5 

1.9.9 

59.5 

98.1. 

128.1 

1U8.7 

1U5.0 

82.1 

86.5 

55.8 

51.8 

993.3 

1979 

5,382 

5,266 

5k. 1 

1.7.7 

5"t.  0 

62.1 

100.0 

11.9.3 

161.0 

11.7.0 

117.7 

73-lt 

52.6 

53.0 

1,071.9 

1980 

5,k23 

5,317 

1.9.0 

1.8.5 

55.3 

67.3 

107.2 

126.8 

159-7 

168.9 

89.I 

80.7 

59.5 

55.0 

1,067.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

M 

gpcd- 

W 

1970 

1971 

2.99 

10,286 

1U0 

136 

137 

157 

273 

kl6 

k8l 

k73 

357 

217 

lkk 

125 

255 

.286 

1972 

2.98 

10,1. 1.8 

128 

133 

IkO 

166 

296 

klO 

kkl 

k25 

315 

153 

131 

Ik  8 

2k2 

.271 

1973 

2.97 

10,552 

135 

129 

129 

220 

3k  8 

kko 

k82 

3k2 

296 

167 

150 

131 

2k8 

.278 

1974 

2.95 
2.26 

10,617 

130 

131 

13k 

155 

306 

ko8 

k28 

kkk 

382 

2k6 

lk3 

IkO 

255 

.286 

1975 

2.25 

10,667 

lkl 

lkl 

lkl 

187 

352 

kk8 

k6k 

1.39 

377 

206 

175 

153 

269 

.301 

1976 

2.25 

11,196 

152 

15k 

158 

191 

3k8 

kl6 

k6l 

325 

3kl 

239 

169 

152 

259 

.290 

1977 

2.21. 

11,1.33 

lkl 

107 

132 

196 

163 

3k5 

390 

3k5 

237 

16k 

130 

127 

207 

.232 

1978 

2. 21. 

11,650 

127 

127 

138 

170 

272 

367 

kl2 

koi 

235 

2k0 

160 

lk3 

23k 

.262 

1979 

2.23 

12,002 

11.5 

lk2 

lk5 

172 

269 

kl5 

k33 

395 

327 

197 

lk6 

lk2 

2k  5 

.27k 

1980 

2.23 

12,093 

131 

138 

lk8 

186 

286 

350 

k26 

k51 

2k6 

215 

16k 

lk7   , 

2kl 

.270 

IVERAGE 
1t7t-19»0 

2.23 

11,915 

13k 

136 

lkk 

176 

276 

377 

k2k 

kl6 

269 

217 

157 

lkk 

2k0 

.269 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       ilpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Changed  system  of  counting  In  197k  to  Include 
commercial  units  as  customers,  including  those 


an  dwelling  and 
on  master  meters. 


FLAT  RATE  Q  COMBINATION   Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MYOROLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH   COAST 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


PACIFIC  CAS  AND  ELECTRIC  COMPANY 


COMMERCIAL   WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

l»70_3l°2i 

.9«0__ii2°! 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE 03 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1870 

1,462 

1,170 

15.8 

14.0 

16.3 

18.0 

24.8 

29.7 

36.4 

35.4 

28.2 

22.2 

15.6 

17.3 

273.7 

1071 

1,476 

1,181 

17.6 

17.4 

16.7 

17.6 

20.1 

27.9 

37.1 

38.5 

27.7 

20.5 

17.8 

17.8 

276.7 

1972 

1,555 

1,244 

17.1 

16.8 

18.2 

17.6 

26.8 

34.6 

39.9 

37.5 

28.4 

20.5 

18.3 

26.9 

302.6 

1873 

1,581 

1,265 

23.2 

18.6 

19.9 

21.9 

33.8 

38.3 

42.3 

39.3 

29.5 

22.4 

21.8 

22.1 

333.1 

1874 

1,610 

1,288 

22.3 

19.0 

22.3 

22.8 

33.3 

40.9 

42.6 

45.6 

38.0 

30.7 

23.1 

22.6 

363.2 

1875 

1,642 

1,334 

22.5 

20.7 

21.8 

21.0 

31.6 

43.1 

44.7 

44.6 

37.8 

27.3 

22.7 

23.7 

361.5 

1876 

1,682 

1,346 

23.3 

21.3 

24.1 

22.8 

35.8 

39.4 

33.2 

27.9 

28.1 

23.5 

17.1 

19.2 

315.7 

1877 

1,729 

1,383 

18.9 

15.0 

16.1 

16.0 

16.7 

21.5 

23.9 

18.5 

16.3 

18.4 

14.0 

14.2 

209.5 

1878 

1,777 

1,422 

16.4 

16.8 

20.1 

17.4 

25.5 

35.6 

42.6 

41.7 

29.6 

29.9 

25.5 

23.4 

324.5 

1878 

1,825 

1,460 

21.7 

19.9 

23.5 

24.5 

33.1 

42.1 

45.4 

47.1 

42.9 

38.0 

33.7 

29.3 

401.2 

I860 

1.874 

1.510 

26.6 

25.6 

25.6 

26.8 

34.7 

38.8 

50.5 

49.4 

41.3 

33.9 

25.6 

24.4 

403.2 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mJ< 

1870 

2.65 

4,000 

127 

125 

132 

150 

200 

247 

294 

285 

235 

179 

130 

140 

187 

.210 

1971 

2.71 

4,125 

138 

150 

131 

142 

157 

225 

290 

301 

224 

161 

144 

139 

184 

.206 

1872 

2.65 

4,245 

130 

136 

139 

138 

204 

271 

303 

285 

223 

156 

144 

204 

194 

.217 

1873 

2.66 

4,330 

173 

153 

148 

168 

252 

295 

315 

293 

227 

167 

168 

165 

211 

.236 

1874 

2.59 

4,295 

168 

158 

168 

177 

250 

318 

320 

342 

295 

230 

180 

170 

232 

.260 

1875 

2.55 

4,310 

169 

171 

163 

162 

237 

334 

335 

333 

293 

204 

175 

178 

230 

.258 

1876 

2.58 

4,465 

168 

164 

174 

171 

259 

294 

240 

201 

210 

170 

128 

139 

193 

.216 

1877 

2.59 

4,605 

132 

117 

113 

116 

117 

155 

167 

129 

118 

129 

101 

99 

125 

.140 

1878 

2.61 

4,765 

111 

126 

136 

122 

172 

249 

288 

283 

207 

202 

178 

159 

187 

.209' 

1978 

2.67 

5,000 

140 

142 

152 

164 

214 

303 

293 

304 

286 

245 

225 

189 

220 

.246 

1980 

2.65 

5,090 

168 

173 

162 

176 

220 

254 

320 

313 

270 

215 

168 

155 

216 

.242 

AVERAGE 
ItTI-lMO 

2.64 

4,952 

140 

147 

150 

154 

202 

269 

300 

300 

254 

221 

190 

168 

208 

.233 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

1/       Ifpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION        Q 


105 


TABLE    3    (continu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

WTO     2'k96 

<°™     3."5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONi* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,055 

9 

8 

11 

18 

26 

28 

3k 

29 

22 

15 

9 

9 

218 

1971 

1,061| 

9 

9 

1U 

18 

19 

28 

33 

30 

23 

16 

11 

9 

219 

1972 

1,082 

10 

12 

19 

19 

27 

27 

32 

29 

20 

13 

9 

10 

227 

1973 

1,105 

9 

8 

9 

16 

27 

30 

36 

ko 

23 

16 

11 

11 

236 

1974 

1,125 

9 

9 

11 

16 

28 

32 

35 

31 

ak 

17 

10 

10 

232 

1975 

1,137 

10 

10 

11 

16 

31 

32 

3* 

33 

25 

17 

11 

11 

2U1 

1876 

1,159 

13 

11 

18 

20 

32 

33 

36 

27 

22 

17 

13 

13 

255 

1977 

1.1U8 

12 

11 

15 

21 

19 

30 

37 

36 

33 

2lt 

17 

15 

270 

1978 

1,200 

15 

Ik 

16 

17 

33 

1*0 

50 

1.6 

25 

26 

20 

17 

319 

1979 

1,215 

16 

Ik 

17 

25 

39 

kl 

u 

b0 

35 

2k 

17 

17 

329 

1980 

1,300 

16 

15 

17 

26 

3k 

uo 

It6 

36 

1*2 

25 

20 

17 

33k 

YEAR 
OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

At 

gpcd- 

•ipc*-' 

1970 

2,935 

3,100 

gk 

92 

lilt 

19U 

271 

301 

351. 

302 

237 

156 

97 

9k 

193 

.216 

1971 

2.957 

3,100 

9h 

10k 

1U6 

19ll 

198 

301 

3lt3 

312 

2U7 

166 

118 

9>t 

191* 

.217 

1972 

2.980 

3,200 

101 

129 

192 

198 

272 

281 

323 

292 

200 

131 

9k 

101 

19U 

.217 

1973 

3.002 

3,300 

88 

87 

88 

162 

26U 

303 

352 

391 

232 

156 

111 

108 

196 

.220 

1974 

3.025 

3,1>00 

85 

95 

10lt 

157 

266 

3Ht 

332 

29  It 

235 

161 

98 

95 

187 

.209 

1975 

3.01)7 

3,500 

92 

102 

101 

152 

286 

305 

313 

30k 

238 

157 

105 

101 

189 

.212 

1976 

3.069 

3,600 

116 

105 

161 

185 

287 

306 

323 

2U2 

20lt 

152 

120 

116 

19k 

.217 

1977 

3.092 

3,600 

108 

109 

13* 

19  It 

170 

278 

332 

323 

306 

215 

157 

13* 

205 

.230 

1978 

3.11>< 

3,700 

131 

135 

139 

153 

288 

360 

It  36 

ItOl 

225 

227 

180 

lk8 

236 

.26U 

1979 

3.137 

3,800 

136 

132 

lit  It 

219 

331 

360 

37lt 

3lt0 

307 

20U 

lll9 

lkk 

237 

.265 

1980 

3.159 

It,  100 

126 

126 

13U 

211 

268 

325 

362 

283 

3kl 

197 

163 

13k  ■ 

223 

.250 

AVERAGE 

H7I-I9W 

3.137 

3,866 

131 

131 

139 

19>t 

296 

3U8 

391 

3*1 

291 

209 

16k 

1U2 

232 

.269 

1/     gpcd 
2/     iipc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       □ 
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TABLE     3     Icontmu.J) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  JOAQUIN 

GUSTINE 

Tvo« 

MUNICIPAL  WATEK   DISTRICT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

1»70_£iI93 

3.200 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY E 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    .  .O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

983 

978 

12 

10 

Ik 

23 

29 

33 

38 

kl 

27 

18 

12 

11 

268 

1971 

1,035 

10 

10 

16 

16 

21 

31 

38 

37 

30 

22 

13 

11 

255 

1972 

1,055 

10 

10 

23 

21 

36 

38 

33 

36 

27 

Ik 

13 

17 

283 

1973 

1,01.1 

19 

19 

21 

30 

1*5 

U5 

k8 

kk 

32 

27 

16 

13 

359 

1974 

1,073 

12 

Ik 

15 

19 

37 

kl 

k3 

1<0 

32 

22 

Ik 

13 

302 

1975 

1,090 

Ik 

Ik 

16 

21 

36 

kl 

k3 

37 

33 

22 

15 

15 

307 

1976 

1,120 

20 

15 

22 

26 

38 

k2 

k5 

35 

31 

18 

12 

15 

319 

1977 

l.lkO 

15 

13 

16 

27 

23 

36 

kO 

kO 

30 

2k 

15 

Ik     . 

293 

1978 

1,160 

12 

11 

13 

16 

33 

k2 

kk 

kl 

2k 

26 

15 

13 

290 

1979 

1,185 

13 

11 

13 

19 

36 

I46 

k5 

kO 

35 

23 

Ik 

Ik 

309 

1980 

1,190 

1.18U 

13 

12 

16 

2k 

31* 

37 

k3 

1*5 

3k 

26 

19 

15 

318 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    11 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mJt 

1970 

2.856 

2,800 

138 

128 

161 

27k 

331. 

393 

U38 

k72 

321 

207 

lk3 

127 

262 

.293 

1971 

2.8kl 

2,900 

111 

123 

178 

18k 

23k 

356 

k23 

kl2 

3k5 

2k5 

Ik? 

122 

Ski 

.270 

1972 

2.825 

3,000 

108 

115 

2k7 

233 

387 

k22 

k09 

387 

300 

151 

lkk 

183 

258 

.289 

1973 

2.810 

3,000 

20k 

226 

226 

333 

k8k 

500 

516 

k73 

356 

290 

178 

IkO 

328 

.367 

1974 

2.795 

3,000 

129 

167 

161 

211 

398 

U56 

k62 

k30 

356 

237 

156 

IkO 

276 

.309 

1975 

2.780 

3,000 

151 

167 

172 

233 

387 

U56 

U62 

398 

367 

237 

167 

161 

280 

.31k 

1976 

2.76k 

3,100 

208 

167 

229 

280 

395 

k52 

U68 

36k 

333 

187 

129 

156 

281 

.315 

1977 

2.7>>9 

3,100 

156 

150 

166 

290 

239 

387 

kl6 

kl6 

323 

250 

161 

lk6 

259 

.290 

1978 

2.73k 

3,200 

121 

123 

131 

167 

333 

k38 

kkk 

kl3 

250 

262 

156 

131 

2k8 

.278 

1979 

2.718 

3,200 

131 

123 

131 

198 

363 

k79 

1.5k 

k03 

365 

232 

lk6 

lkl 

265 

.297 

1980 

2.703 

3,200 

131 

129 

161 

250 

3k  3 

385 

k33 

k5k 

35k 

262 

198 

151   ■ 

272 

.305 

AVERAGE 

nri-KK 

2.718 

3,200 

128 

125 

lkl 

205 

3k6 

k3k 

UUI4 

k23 

323 

252 

167 

lkl 

262 

.293 

gpc«      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
•IpCt     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    <contin„.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAM  JOAQUIN 

LOS   BANOS 

Tvd« 

CITY  CENSUS  POPULATION 

9,188 

i«ao        10'700 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  t  OUTSIDE Lx] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  _______________^^___ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

lords  Be 

fore  19' 

5 











1975 

3,150 

kk 

35 

1.2 

53 

97 

112 

123 

107 

112 

1.3 

65 

19 

852 

1976 

3,200 

kk 

Ul 

58 

57 

95 

108 

119 

88 

69 

1»3 

36 

38 

796 

1977 

3,300 

l»9 

37 

1.7 

66 

61 

76 

116 

101. 

88 

81 

5* 

29      . 

808 

1978 

3,365 

33 

3U 

29 

U6 

83 

120 

122 

116 

8k 

87 

.   58 

ko 

852 

1979 

3,568 

k8 

33 

1.0 

55 

77 

92 

99 

120 

102 

72 

kS 

U3 

826 

1980 

3,638 

3,630 

k2 

36 

kk 

56 

83 

100 

117 

112 

86 

67 

1.2 

1.0 

825 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

apcd-' 

leap 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

orda   Bel 

ore  197' 

1975 

2.95 

9,300 

153 

13k 

lk6 

190 

336 

1.01 

1.27 

371 

koi 

11.9 

233 

66 

251 

.281 

1976 

2.95 

9,1.00 

151 

150 

199 

202 

326 

383 

1.08 

302 

21.5 

ika 

128 

130 

231 

.259 

1977 

2.95 

9,700 

163 

136 

156 

227 

203 

261 

386 

3k6 

302 

269 

186 

96 

228 

.255 

1978 

2.95 

9,900 

108 

123 

ol* 

155 

270 

kofc 

398 

378 

283 

283 

195 

130 

236 

.26k 

1979 

2.95 

10,500 

11.7 

112 

123 

175 

237 

292 

301. 

369 

32k 

221 

lk3 

132 

216 

.21.2 

1980 

2.95 

10,700 

127 

116 

133 

17k 

250 

312 

353 

338 

268 

202 

131 

121 

211 

.236 

IVERAGE 

H7I-WM 

2.95 

10,367 

127 

117 

117 

168 

252 

336 

352 

362 

292 

235 

156 

128 

221 

.2U8 

1/       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/       ■IpCi      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       n 
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TABLE    3    (continual 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  JOAQUIN 

MERCED 

Tvoa 

MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

,oTn  22,61*0 

37,000 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

□EC 

1970 

8,161 

6,935 

129 

119 

181 

308 

1*75 

527 

683 

639 

1*51 

265 

l4o 

129 

4,046 

1971 

8,367 

132 

127 

200 

258 

322 

5"<3 

659 

625 

1*1.1 

283 

170 

131* 

3,891. 

1972 

8,636 

13* 

lkl 

303 

322 

512 

602 

663 

619 

1*21. 

235 

11*7 

11*1 

l*,2l*3 

1973 

8,887 

136 

120 

136 

279 

518 

609 

672 

61*2 

1*63 

21.6 

151 

137 

It,  109 

1974 

9,127 

138 

137 

165 

232 

1*90 

607 

667 

690 

559 

330 

159 

155 

1*,329 

197S 

9,592 

156 

1L6 

172 

221 

l»8l 

602 

671 

623 

51*7 

307 

172 

152 

U.250 

1976 

9,842 

191 

162 

248 

302 

535 

595 

671 

575 

1*30 

321 

211. 

171 

4,415 

1977 

10,206 

151 

150 

178 

301 

295 

1*51 

567 

550 

1.1*1 

335 

190 

11*5 

3,75** 

1978 

10,662 

15* 

13* 

161 

1J* 

397 

582 

656 

6U6 

1*30 

372 

220 

165 

!*,071 

1979 

11,101 

160 

l!»6 

179 

300 

1*95 

650 

686 

730 

557 

351 

204 

181 

U.639 

1980 

12,382 

11,256 

170 

164 

206 

322 

1*1*6 

567 

703 

705 

5>*0 

385 

267 

203 

1>,678 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•IPC*-' 

1970 

3.31*5 

27 ,  300 

152 

156 

214 

376 

561 

643 

807 

755 

551 

313 

171 

152 

406 

.455 

1971 

3.339 

27 ,900 

153 

163 

231 

308 

372 

6L9 

762 

723 

527 

327 

203 

155 

382 

.1*28 

1972 

3.333 

28,800 

150 

169 

339 

373 

573 

697 

743 

693 

491 

263 

1T0 

158 

403 

.451 

1973 

3.328 

29,600 

148 

11*5 

ll*8 

314 

565 

686 

732 

700 

521 

268 

170 

149 

380 

.426 

1974 

3.322 

30,300 

11*7 

161 

176 

255 

522 

668 

710 

735 

615 

351 

175 

165 

391 

.438 

1975 

3.316 

31,800 

158 

161* 

171* 

232 

U88 

631 

681 

632 

573 

311 

180 

154 

366 

.410 

1976 

3.310 

32,600 

189 

171 

21*5 

309 

529 

608 

664 

569 

440 

318 

219 

169 

370 

.414 

1977 

3. 301* 

33,700 

145 

159 

170 

298 

282 

1*1.6 

543 

526 

436 

321 

188 

139 

305 

.342 

1978 

3.299 

35,200 

lUl 

136 

148 

146 

364 

551 

601 

592 

407 

341 

208 

151 

317 

.355 

1979 

3.293 

36,600 

lUl 

1U2 

158 

273 

1*36 

592 

605 

643 

507 

309 

186 

160 

347 

.389 

1980 

3.287 

1*0,700 

135 

139 

163 

264 

353 

U64 

557 

559 

442 

305 

219 

161    , 

314 

.352 

AVERAGE 
H7I-1MO 

3.293 

37,500 

139 

139 

156 

228 

384 

536 

588 

598 

452 

318 

201* 

157 

326 

.365 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       alpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION        [J] 
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TABLE     3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL      COAST 


WATER  SUPPLIER 

T PRIVATE   WATER    COMPANY 


CALIFORNIA    WATER   SERVICE    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

WO      3,717 

"»"      5.512 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY E 

■ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-.  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS.  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,01.3 

111 

15 

20 

27 

35 

33 

38 

35 

33 

27 

20 

16 

313 

1971 

1.0U3 

15 

16 

22 

23 

27 

33 

37 

3*> 

30 

26 

22 

16 

301 

1972 

1,060 

15 

16 

25 

26 

33 

33 

37 

36 

30 

21 

19 

19 

310 

1973 

1,068 

Ik 

13 

H 

25 

32 

35 

36 

3h 

30 

21. 

22 

17 

296 

1974 

1,082 

15 

15 

15 

22 

31 

37 

39 

38 

35 

28 

21 

15 

311 

1975 

1,099 

17 

1U 

30 

20 

33 

35 

39 

37 

31. 

28 

20 

20 

327 

1976 

1,130 

22 

17 

23 

23 

32 

1.2 

1.2 

36 

30 

27 

27 

27 

3U8 

1977 

1,158 

22 

26 

23 

23 

31 

39 

UU 

1.1 

37 

36 

27 

22 

371 

1978 

1,196 

IT 

15 

18 

19 

36 

uo 

till 

1.1. 

35 

35 

26 

21. 

353 

1979 

1,230 

18 

16 

20 

27 

1.2 

1*3 

1.5 

kk 

lib 

33 

26 

2l> 

382 

1980 

1,256 

17 

17 

23 

28 

37 

1.3 

H 

1.2 

39 

39 

30 

22 

382 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY   (gped)   V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

^1/ 
gpcd- 

««P<*2/ 

1970 

3.561. 

3,700 

122 

1*5 

171. 

21.3 

305 

297 

331 

305 

297 

235 

180 

139 

232 

.260 

1971 

3.6U6 

3,800 

127 

150 

187 

202 

229 

289 

31". 

289 

263 

221 

193 

136 

217 

.21.3, 

1972 

3.727 

U.OOO 

121 

138 

202 

217 

266 

275 

298 

290 

250 

169 

158 

153 

212 

.237 

1973 

3.809 

It,  100 

110 

113 

110 

203 

252 

285 

283 

268 

21*1. 

189 

179 

131. 

198 

.222 

1974 

3.890 

U,  200 

115 

128 

115 

175 

238 

29 1| 

300 

292 

278 

215 

167 

115 

203 

.227 

1975 

3-972 

It,  1.00 

125 

111. 

220 

152 

2l»2 

265 

286 

271 

258 

205 

152 

1*7 

201. 

.228 

1976 

1..053 

1..600 

15". 

127 

161 

167 

221. 

30U 

295 

252 

217 

189 

196 

189 

20T 

.232 

1977 

U.135 

U,800 

11.8 

193 

155 

160 

208 

271 

296 

276 

257 

21.2 

188 

1W 

212 

.237 

1978 

1..216 

5,000 

110 

107 

116 

127 

232 

267 

2% 

281. 

233 

226 

173 

155 

193 

.216 

1979 

U.298 

5,300 

110 

108 

122 

170 

256 

270 

27l> 

268 

277 

189 

161. 

11*6 

197 

.221 

1980 

1..379 

5,500 

100 

107 

135 

170 

217 

261 

26U 

2U6 

236 

229 

182 

129 

190 

.213 

AVERAGE 

It.  298 

5,267 

107 

107 

121. 

156 

235 

266 

2  Tit 

266 

2U9 

215 

173 

11*3 

193 

.216 

1/     oped 
2/     «lpc« 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   !cont,„u.d! 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MONTEREY  BAY  CITIES 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


CENTRAL  COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA-AMERICAN  WATER  CO, 


PRIVATE  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1,70       86.°°° 

,..n    qn.ooo 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ID 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

26,850 

267 

2l40 

250 

383 

ll50 

501 

L95 

575 

5X>4 

1*95 

337 

327 

l*,83l* 

1971 

27,168 

285 

307 

376 

389 

lift 

551 

570 

569 

51*2 

1*29 

331 

286 

5,099 

1972 

27,628 

30l» 

299 

I1U6 

I>61> 

573 

5U2 

621 

606 

U98 

353 

285 

298 

5,289 

1973 

28,138 

291 

267 

308 

1>U6 

555 

619 

621 

563 

1.98 

378 

288 

291. 

5,128 

1974 

28,61.9 

298 

286 

308 

337 

510 

536 

567 

562 

501 

1*19 

316 

289 

1*.929 

1975 

29,362 

321 

263 

303 

332 

529 

5UL. 

566 

555 

1.99 

U18 

31*1 

3*8 

5,019 

1976 

29,968 

•13 

315 

390 

Ul5 

551 

566 

517 

L78 

1*39 

1*03 

369 

372 

5,228 

1977 

29,997 

330 

257 

198 

203 

212 

223 

2L9 

2lil 

217 

231 

211 

19V 

2,766 

197S 

29,9S*t 

198 

199 

2ltU 

2k  0 

368 

ItlU 

1*3** 

1*1*8 

1*13 

386 

308 

283 

3,935 

1979 

30,250 

265 

2U1« 

288 

3U1. 

It  52 

503 

503 

500 

1*99 

1*01* 

309 

321 

It, 632 

1960 

30,716 

331. 

290 

332 

378 

1*27 

520 

509 

526 

1*72 

1.63 

1*17 

35S 

5,023 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (oped)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gocd- 

•w 

1970 

3.203 

86,000 

100 

100 

91* 

11*8 

169 

19*i 

186 

216 

199 

186 

131 

123 

lSltl 

.17? 

1971 

3.189 

86,600 

106 

127 

11*0 

150 

173 

212 

212 

212 

209 

160 

127 

107 

161 

.180 

1972 

3.171* 

87,700 

112 

118 

16*. 

176 

211 

206 

228 

223 

189 

130 

108 

110 

:65 

.185 

1973 

3.160 

88,900 

106 

107 

112 

167 

201 

232 

225 

201. 

187 

137 

108 

107 

158 

.177 

1974 

3.11*6 

90,100 

107 

113 

110 

125 

183 

198 

203 

201 

185 

150 

117 

103 

150 

.168 

197S 

3.132 

92,000 

113 

102 

106 

120 

185 

197 

198 

195 

181 

11*7 

121* 

122 

ll>9 

.167 

1976 

3.117 

93,1*00 

1*3 

116 

135 

1U8 

190 

202 

179 

•165 

157 

139 

132 

128 

153 

.171 

1977 

3.103 

93,100 

11* 

99 

69 

73 

73 

80 

86 

81* 

78 

80 

76 

67 

81 

.091 

1976 

3.089 

92,600 

69 

77 

85 

86 

128 

ll*9 

151 

156 

11*9 

13*. 

111 

99 

116 

.130 

1979 

3.07*. 

93,000 

92 

9** 

100 

123 

157 

180 

17*. 

173 

179 

1U0 

111 

111 

136 

.152 

1960 

3.060 

9**,  000 

115 

106 

111. 

131* 

1*7 

18*. 

175 

181 

167 

159 

11*8 

122 

1U6 

.l6it 

AVERAGE 

1»T«-tM0 

3.07*1 

93,200 

92 

92 

100 

111* 

lU 

171 

167 

170 

165 

ILL 

123 

111 

133 

.11*9 

1/      oped     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      •fpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      1970  GPCD  DIFFERS  FROM  BULLETIN   166-2  BECAUSE  THE  WATER 
PRODUCTION  VALUES  WERE  REVISED  BY  THE  AGENCY. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       [x] 
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TABLE     3     (continu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA       CFNTPAT,    COAST 


WATER  SUPPLIER 
Type  


CALIFORNIA  WATER   SERVICE  CO.,   ALCO  WATER  SERVICE  CO. 
AND  WATER  WEST  CORPORATION 


PRIVATE  WATER   COMPANIES 


CITY  CENSUS  POPULATION 

ioTn        38.896 

...»       80.850 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER ^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

15,1*12 

180 

166 

216 

291* 

31*7 

328 

370 

365 

31*0 

269 

197 

166 

3.238 

1971 

15,757 

170 

182 

217 

237 

307 

379 

399 

391 

31*9 

302 

221* 

188 

3,31*5 

1972 

16,138 

I9I1 

191 

261* 

283 

367 

382 

1*03 

390 

31*0 

263 

208 

195 

3,1*80 

1973 

16,1*92 

190 

168 

192 

279 

36U 

1(10 

1*07 

380 

31*1* 

266 

203 

191 

3,391* 

1974 

16,885 

188 

183 

209 

235 

356 

362 

1*17 

1*23 

387 

297 

225 

209 

3,1*91 

1975 

17,086 

22C 

197 

229 

269 

377 

393 

1*27 

U06 

369 

316 

2U3 

21*7 

3,693 

1976 

17,987 

279 

231. 

267 

30U 

UlU 

1*1.8 

1*29 

377 

360 

297 

257 

267 

3,933 

1977 

18, W9 

207 

221 

235 

296 

285 

31*3 

302 

373 

31*1 

325 

261 

229 

3,1*18 

1978 

16,670 

209 

192 

221* 

221 

366 

Ul8 

1*39 

1*33 

1*01 

35r 

283 

21*3 

3,786 

1979 

19,103 

229 

212 

229 

308 

1*03 

l<70 

US2 

1*51* 

1*32 

335 

25*. 

258 

1*,036 

1980 

19,581* 

19,>»77 

21.1 

239 

261. 

31*3 

1*03 

1*61 

U56 

1*56 

1*22 

1*02 

3U0 

290 

>*,317 

YEAR 

OF 
RECORD 

=>ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•W 

19702/ 

3.809 

58,700 

99 

101 

119 

167 

191 

186 

203 

201 

193 

ll*8 

112 

91 

151 

.169 

1971 

3.81*6 

6o,t:z 

90 

107 

116 

130 

163 

208 

212 

208 

192 

161 

123 

100 

151 

.169 

1972 

3.879 

62,600 

100 

105 

136 

156 

189 

203 

208 

201 

181 

136 

111 

100 

152 

.170 

1973 

3.911 

6U.500 

95 

93 

96 

11*1* 

182 

212 

201* 

190 

178 

133 

105 

96 

11*1* 

.161 

1974 

3.91*!. 

66,600 

91 

98 

101 

118 

172 

181 

202 

205 

191. 

ll*li 

113 

101 

ll*U 

.161 

197S 

3.980 

68,000 

101* 

103 

109 

132 

179 

193 

203 

193 

181 

150 

119 

117 

ll*9 

.167 

1976 

U.011* 

72,200 

12> 

112 

119 

11*0 

185 

207 

192 

168 

166 

133 

119 

119 

11*9 

.167 

1977 

1*.01*9 

7>*,700 

89 

106 

101 

132 

123 

153 

130 

161 

152 

ll*0 

116 

99 

125 

.11*0 

1978 

U.081 

76,200 

88 

90 

95 

97 

155 

183 

186 

183 

175 

151 

124 

103 

136 

.152 

1979 

lt.115 

,      73, 600 

91* 

96 

91. 

131 

165 

199 

186 

186 

183 

137 

108 

106 

11.1 

.158 

1980 

14.151 

81,300 

96 

101 

105 

11*1 

160 

189 

181 

181 

173 

160 

139 

115 

11*5 

.162 

AVERAGE 

187 1-1910 

l*.ll6 

78,700 

93 

96 

98 

123 

160 

190 

181* 

183 

177 

ll*9 

121. 

108 

11*1 

.158 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

}/       alpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      1970   DIFFERS    FROM  BULLETIN    166-2   BECAUSE   IT  WAS    DETERMINED  THAT 
APPROXIMATELY   80  PEOPLE  WERE  SERVED  OUTSIDE  THE  CITY  BOUNDARY 
BY  CALIF.    WATER  SERVICE  CO.   AND   1,000  PEOPLE   INSIDE  THE  CITY 
BOUNDARY   WERE   SERVED   BY  WATER  WEST   CO.      THE   WATER  WEST  PORTION 
PRODUCTION  AND   CONNECTIONS   ARE    INCLUDED   STARTING    IN   1976. 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDHOLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

2.799 

3,02? 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,119 

1,082 

9.9 

9.9 

8.3 

12.6 

23.3 

3L.8 

39.0 

56.8 

33.7 

15.2 

10.7 

7.3 

261.5 

1971 

1,129 

1,092 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

1972 

1,151 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

— 

1973 

1,152 

1,112 

_ 

__ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_- 

_ 

__ 

__ 

_ 

__ 

1974 

1,11.8 

1,107 

12.8 

13.9 

11.9 

1U.6 

39.  ** 

36.5 

63.8 

5k. 0 

W.i. 

33.2 

15.9 

lO.U 

351..  8 

1975 

1.1*5 

1,10k 

15.0 

16.0 

12.9 

13.6 

27.2 

1.7.5 

60.6 

50.2 

51.0 

18.1 

13.7 

13.1 

338.9 

1876 

1,1*1 

1,139 

IS* 

13.5 

16.0 

19.  k 

U7.6 

U0.7 

39.1. 

55.7 

32.0 

19.3 

16.9 

13.6 

329.5 

1977 

1,208 

1,163 

19.2 

II4.I 

15.6 

27.3 

21.6 

1.1.6 

1.8.6 

57.3 

Tk.9 

19.0 

16.5 

15.0 

370.7 

1978 

1,226 

1,181 

13 

15 

13 

17 

22 

5U 

1.3 

38 

U3 

22 

21. 

11 

315 

1878 

1.2U5 

1,200 

21 

20 

Ik 

16 

26 

1.8 

65 

6U 

35 

1.3 

20 

18 

390 

1880 

1,256 

1,211 

17 

12 

18 

22 

28 

1.5 

63.1 

65.2 

22.2 

28.5 

21..  7 

17.1 

362.8 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 

1ION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped-' 

mJi 

1870 

2.58 

2,890 

111 

122 

93 

1*5 

260 

U01 

1*35 

631. 

389 

170 

123 

81 

2L8 

.278 

1871 

2.58 

2,910 

1872 

2.57 

2,950 

1973 

2.56 

2,950 

1974 

2.55 

2,930 

ll»l 

169 

131 

166 

U3l* 

•15 

702 

595 

551 

366 

181 

11  k 

332 

.372 

1975 

2.51. 

2,910 

166 

196 

1*3 

156 

302 

51.1. 

672 

556 

58U 

201 

157 

1*5 

319 

.357 

1976 

2.53 

2,91.0 

169 

158 

176 

220 

522 

1.61 

1*32 

611 

363 

212 

192 

1**9 

306 

.3U3 

1977 

2.52 

3,050 

203 

165 

165 

298 

228 

1*55 

511* 

606 

819 

201 

180 

159 

333 

.373 

1978 

2.51 

3,080 

136 

1T*» 

136 

183 

230 

58*. 

1*50 

390 

U65 

230 

260 

115 

280 

.31*. 

1979 

2.50 

3,120 

217 

229 

1*5 

171 

269 

513 

672 

662 

371* 

1*1*5 

211* 

186 

3U2 

.383 

1960 

2.1*9 

3,130 

175 

132 

186 

231. 

289 

1*79 

650 

672 

236 

29  U 

263 

176 

317 

.355 

avehaoc 

M7(-1M0 

2.50 

3,110 

176 

178 

156 

196 

263 

525 

591 

577 

358 

323 

21.6 

159 

313 

.351 

y      gpco      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       Ilpci      -    ACRE-FEE  I  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       £) 
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TABLE     3     (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY   AREA 


SAN   FRANCISCO   BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type 


MUNICIPAL  WATER    DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970_y>82 

i°«n         3.879 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE H 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

875 

795 

7.5 

6.8 

6.8 

8.6 

12.3 

16.2 

20.3 

2U.5 

21.lt 

12.3 

8.1. 

7.6 

152.T 

1972 

906 

830 

7.5 

9.0 

7.9 

9.6 

lit. 8 

18.8 

2U.7 

25.3 

20.1 

12.6 

10.8 

ll.lt 

172.5 

1973 

916 

833 

9.9 

9.U 

9.8 

13.3 

18.5 

20.6 

25.3 

26.1 

17.lt 

10.1 

9.0 

8.9 

178.3 

1974 

9<*0 

861 

10.3 

8.1. 

10.9 

10.9 

17.2 

19.6 

20.lt 

2lt.6 

20.8 

17.7 

9.0 

9.2 

179.0 

1975 

1,067 

985 

10.6 

10.2 

12.3 

12.6 

21.2 

23.2 

27.1 

30.7 

25.lt 

16.7 

ll.U 

11.6 

213.0 

1976 

1,03>» 

952 

8.6 

10.3 

13.0 

10.9 

16.0 

15.1 

16.2 

13.8 

llt.O 

13.5 

10.9 

11.2 

153.5 

1977 

1,073 

996 

10.5 

8.1* 

8.1. 

8.2 

8.2 

8.7 

9.1. 

10.lt 

8.7 

9.5 

8.1* 

9.2  . 

108.0 

1978 

1,160 

1,085 

8.6 

7.7 

8.S 

9.9 

lit.  8 

17.8 

22.3 

21.8 

17.7 

16.? 

12.7 

11.3 

170.1 

1979 

1,200 

1,130 

13.9 

10.5 

ll.U 

12.3 

15.9 

21.5 

22.2 

21.6 

20.lt 

16.9 

13.9 

12.0 

192.5 

1980 

1.2ll4 

l.lM 

lfc.ii 

12.3 

15.6 

15.2 

18.5 

21.1 

23.1 

21.5 

17.8 

17.5 

111.  2 

15.8 

207.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

=ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«Hx»-' 

1970 

1971 

2.51. 

2,222 

109 

109 

99 

129 

179 

2it3 

295 

356 

321 

179 

126 

110 

188 

.211 

1972 

2.63 

2,383 

102 

130 

107 

13U 

200 

263 

331* 

3l»2 

281 

171 

151 

15*t 

198 

.222 

1973 

2.71 

2,1.82 

129 

135 

127 

179 

2lt0 

277 

329 

339 

231. 

131 

121 

116 

197 

.221 

1974 

2.79 

2,623 

127 

11L 

131* 

139 

212 

21*9 

251 

303 

261* 

218 

111* 

113 

187 

.209 

1975 

2.88 

3,073 

111 

119 

129 

137 

223 

252 

281. 

322 

276 

175 

121. 

122 

190 

.213 

1976 

2.98 

3,081 

90 

115 

136 

118 

168 

163 

170 

11*1* 

151 

11*1 

118 

117 

136 

.152 

1977 

3.09 

3,316 

102 

90 

82 

82 

80 

87 

91 

101 

87 

92 

81. 

89 

89 

.100 

1978 

3.20 

3,712 

75 

71. 

76 

89 

129 

160 

19 1. 

189 

159 

11*5 

111. 

98 

126 

.lUl 

1979 

3.31 

3,972 

113 

91. 

93 

103 

129 

180 

180 

175 

171 

137 

117 

97 

133 

.1U9 

1980 

3.U1 

4,11*0 

112 

102 

122 

122 

11*1* 

170 

180 

168 

llt3 

136 

lilt 

123 

137 

.153 

AVERAGE 

1»7I-  1MO 

3.31 

3,91*1 

100 

90 

97 

105 

131. 

170 

185 

177 

158 

139 

115 

106 

132 

.11*8 

1/      gpcd     - 
2/     Xpct    - 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       □ 
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TABLE   3  (continu.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type  ^___ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

36.103 

50.679 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

*tk  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

LUflCh«aj     "■*"    f/Mnpany3/ 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  *  £/ 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

- 

- 

192.8 

181..  7 

232.1 

267.5 

363.0 

1*38.8 

1.68.7 

1*53.5 

1*13.1* 

303.3 

213.1* 

217.9 

3,71*9.1 

1972 

- 

~ 

205.1 

191.2 

266.5 

28L.1 

UoU.U 

1*1*7.7 

512.1 

1*9*1.8 

378.3 

256.7 

21*1.5 

22U.0 

3,906.1* 

1973 

- 

- 

213.1 

190.7 

213.8 

29U.1 

1*1*0.2 

1.89.8 

508.7 

1*73.6 

373.2 

278.8 

202.2 

253.6 

3,931.8 

1974 

- 

- 

252.9 

209.0 

200.3 

261*.  6 

1*05.7 

1*81. 1* 

1*57.0 

1*72.9 

39'*.  8 

366.0 

215.7 

210.1 

3,930.1* 

1975 

16,052 

13,831* 

216.5 

183.1 

21L.5 

239.2 

1.20.1 

1*71.2 

1*70.0 

1*80.0 

1*26.0 

320.7 

226.3 

232.3 

3,899.9 

1976 

17,068 

1U,7U0 

23T.3 

226.8 

276.9 

355.8 

1*97.1 

51*0.0 

51*1*. 6 

1*35.7 

1*00.8 

323.6 

292.1* 

271.3 

1*, 1*02. 3 

1977 

17, 1*52 

15,060 

23**. 3 

201.0 

223.9 

21l3.9 

270.7 

335.9 

1*15.6 

393.2 

292.3 

288.6 

208.5 

193.3 

3,301.2 

1978 

17,670 

111,  901 

185.7 

172.6 

198.9 

223.5 

379.1* 

1*1.1.6 

1*70.8 

1.76.2 

398.1 

329.9 

236.5 

198.1 

3,711.3 

1979 

17, 9**l* 

15,096 

183.6 

161.2 

199.8 

218.7 

320.3 

1*69. 8 

1*78.2 

1*1*2.2 

1*01. 1* 

301.8 

178.9 

187.2 

3,51*3.1 

I960 

18,1»50 

15,592 

179.2 

177.1 

202.5 

253.7 

379.2 

1*36.7 

1*73.7 

1*31.0 

381.9 

31*0.9 

271.7 

210.8 

3,738.1* 

YEAR 

OF 

RECORD 

>ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

*pc£' 

1970 

1971 

- 

1*6,531* 

13** 

ll*2 

161 

192 

252 

31** 

325 

311* 

296 

210 

153 

151 

221 

.21.8 

1972 

" 

1*8, U96 

136 

136 

177 

195 

269 

308 

31*1 

329 

260 

171 

166 

ll*9 

220 

.21.6 

1973 

" 

50,1*57 

136 

135 

137 

191* 

281 

32 1* 

325 

303 

21*7 

178 

131* 

162 

213 

.239 

1974 

- 

52,1*19 

156 

ll*2 

123 

168 

250 

306 

28l 

291 

251 

225 

137 

129 

205 

.230 

1975 

3.39 

5U,i*ie 

128 

120 

127 

11*7 

*2l*9 

289 

279 

285 

261 

190 

139 

138 

196 

.220 

1976 

3.37 

57,519 

133 

136 

155 

206 

279 

313 

305 

21.1. 

232 

181 

169 

152 

209 

.23*. 

1977 

3.35 

58,1*61* 

129 

123 

121* 

139 

11*9 

192 

229 

217 

167 

159 

119 

107 

155 

.17*. 

1978 

3.33 

58,81*1 

102 

105 

109 

127 

208 

250 

258 

261 

226 

181 

13** 

109 

173 

.191* 

1979 

3.31 

,59,395 

100 

97 

109 

123 

171* 

26U 

260 

2U0 

225 

16U 

100 

102 

163 

.183 

1980 

3.30 

60,885 

95 

100 

107 

139 

201 

239 

251 

228 

209 

181 

ll*9 

112     , 

168 

.188 

AVERAGE 

MM  mm 

3.31 

59,707 

99 

101 

108 

130 

19l» 

251 

256 

21*3 

220 

175 

128 

108 

168 

.188 

1/  gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/  atpct     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/  6  customers  in  city 

kj  Prior  to  1975,  count  was  incorrect 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


BUENA   PARK 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 


BUENA  PARK 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

«t«       63,646 

loan        64.165 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY ED 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  ____^^^^^_^^^^^^^^^^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallon*) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ALIO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

V 

1971 

4,488.9 

1972 

4.480.8 

1973 

5.452.1 

1974 

4,691.3 

197S 

4,267.0 

1976 

341.5 

268.1 

322.8 

354.5 

468.8 

523.3 

554.2 

538.4 

369.2 

397.8 

368.9 

355.9 

4,863.4 

1977 

276.2 

286.7 

313.1 

369.2 

331.9 

409.7 

490.5 

435.6 

401.4 

367.9 

334.1 

279.4 

4,295.7 

1978 

232.0 

218.6 

255.9 

261.5 

451.4 

526.6 

555.2 

474.2 

514.3 

417.3 

297.4 

281.9 

4,486.3 

1979 

226.9 

291.4 

273.0 

352.1 

469.1 

533.9 

560.7 

529.3 

495.4 

394.0 

336.0 

342.9 

4,804.7 

1980 

276.7 

250.3 

282.3 

387.7 

414.0 

524.4 

590.3 

561.0 

467.5 

429.4 

400.4 

330.0 

4,914.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

^ 

1970 

1971 

61,675 

199 

.773 

1972 

60,510 

202 

.226 

1973 

59,975 

249 

.279 

1974 

62,320 

206 

.231 

1975 

62,510 

187 

.209 

1976 

66,420 

166 

139 

157 

178 

228 

263 

269 

261 

185 

193 

185 

173 

200 

.224 

1977 

66,815 

133 

153 

151 

184 

160 

204 

237 

210 

200 

178 

167 

135 

176 

.197 

1978 

65,685 

114 

119 

126 

133 

222 

267 

273 

233 

261 

205 

151 

138 

187 

.210 

1979 

65,035 

113 

160 

135 

180 

233 

274 

278 

263 

254 

195 

172 

170 

202 

.227 

1980 

64,800 

138 

133 

141 

199 

206 

270 

294 

279 

240 

214 

206 

164 

207 

.233 

AVERAGE 

197«-  WM 

65,173 

122 

137 

134 

171 

220 

270 

282 

258 

252 

205 

176 

157 

199 

.223 

1/      gpc«     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/       MONTHLY   DATA   NOT  AVAILABLE   1970-1975 


METERED       fjjj 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (conl.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.»«  »VW 

io.n  102 .01« 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY ,  tj 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE E3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

20,600 

20,594 

454.9 

457.2 

537.2 

656.6 

838.0 

835.8 

948.3 

966.2 

891.2 

731.5 

538.5 

414.5 

8,269.9 

1971 

20,773 

20,767 

448.7 

460.7 

595.6 

639.9 

677.6 

778.8 

940.1 

1031.8 

894.4 

754.6 

558.0 

489.5 

8,278.7 

1972 

21,222 

21,216 

504.3 

541.7 

642.7 

702.4 

763.5 

767.6 

1057.1 

974.9 

811.8 

630.8 

485.2 

405.2 

8,377.2 

1973 

21,613 

21,607 

466.4 

422.9 

460.0 

618.0 

694.1 

810.1 

961.8 

953.5 

837.9 

795.6 

556.9 

504.0 

8,081.2 

1974 

23,553 

23,547 

465.9 

523.3 

520.4 

676.4 

756.6 

886.1 

1108.4 

1082.5 

986.7 

778.2 

645.3 

574.9 

9,004.7 

1975 

23.637 

23,631 

606.3 

490.1 

556.0 

572.3 

801.2 

848.1 

1097.9 

1068.6 

963.6 

810.5 

679.0 

579.6 

9,073.2 

1976 

23,649 

23,648 

696.6 

538.9 

669.8 

676.7 

891.3 

169.1 

1094 . 9 

1093.5 

730.4 

850.6 

722.4 

7  34.7 

0,677.9 

1977 

23,684 

23,683 

564.5 

577.4 

602.0 

692.5 

609.7 

758.3 

945.8 

821.8 

823.7 

789.1 

637.2 

562.6 

8,384.6 

1978 

24,268 

24,264 

445.6 

443.7 

514.9 

505.7 

834.0 

987.0 

1084.0 

1070.0 

893.6 

847.0 

581.9 

584.0 

8,792.3 

1979 

24,781 

24,777 

518.3 

513.0 

568.4 

701.7 

869.1 

999.6 

1120.8 

1092.0 

1038.2 

866.9 

750.4 

693.4 

9,731.8 

1980 

25.°57 

25.°53 

550.1 

532.3 

612.3 

759.9 

788.9 

1028.1 

1139.5 

1183.0 

1017.8 

941./. 

754.8 

703.9 

10.055.9 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

«lpc»- 

1970 

4.18 

86.012 

171 

190 

201 

254 

314 

324 

356 

362 

345 

274 

209 

155 

263 

.295 

1971 

4.16 

86,510 

167 

190 

222 

247 

253 

300 

354 

385 

345 

281 

215 

183 

262 

.293 

1972 

4.11 

87.012 

187 

215 

238 

269 

283 

294 

39-> 

361 

311 

234 

186 

184 

263 

.295 

1973 

4.18 

88.186 

171 

171 

168 

234 

254 

306 

352 

349 

317 

291 

211 

184 

251 

.281 

1974 

3.82 

90.100 

167 

208 

187 

251 

271 

328 

397 

388 

365 

279 

239 

206 

274 

.307 

197S 

3.93 

97 . 900 

211 

188 

193 

205 

278 

304 

381 

371 

346 

281 

244 

201 

268 

.300 

1976 

3.90 

94,475 

238 

197 

229 

239 

304 

342 

374 

373 

258 

294 

255 

251 

281 

.315 

1977 

4.01 

°4.861 

192 

217 

205 

243 

207 

266 

322 

270 

289 

268 

224 

191 

242 

.271 

1978 

4.04 

98.041 

14  7 

162 

169 

172 

274 

336 

357 

352 

304 

279 

198 

192 

246 

.276 

1979 

3.9B 

.    °8,752 

169 

186 

186 

237 

284 

337 

366 

357 

350 

283 

253 

227 

270 

.302 

1980 

3.03 

102,034 

177 

180 

194 

260 

249 

336 

360 

374 

333 

297 

247 

223 

269 

.301 

AVERAGE 

U7I-1M0 

3.98 

09,609 

164 

176 

183 

223 

269 

336 

362 

361 

329 

286 

233 

214 

262 

.293 

1/       OPtO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       alpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAI 


METERED         g) 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continu.it) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


GARDEN   GROVE 


HYOROLOGIC    STUDY  ARE/ 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


GARDEN   GROVE 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

«™  121'155 

123.351 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY i  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

29,429 

27,591 

429.5 

436.5 

440.7 

508.3 

658.9 

762.4 

635.1 

803.3 

724.1 

662.7 

518.0 

433.9 

7,013.4 

1971 

29,461 

27,623 

369.2 

417.3 

499.6 

570.8 

615.0 

835.7 

900.6 

869.7 

740.5 

636.2 

526.8 

414.6 

7,396.0 

1972 

29,789 

28,271 

378.5 

412.3 

505.3 

565.1 

677.8 

734.9 

847.6 

797.0 

656.7 

649.3 

488.3 

396.1 

7.108.9 

1973 

30,800 

28,633 

390.9 

407.4 

438.8 

588.4 

686.7 

827.5 

840.2 

881.8 

827.3 

678.7 

557.7 

495.3 

7.620.7 

1974 

31,219 

28,573 

452.6 

457.9 

466.4 

435.6 

479.8 

715.7 

785.7 

824.5 

773.6 

634.6 

521.6 

463.2 

7,011.2 

1975 

423.3 

428.2 

436.1 

407.3 

448.2 

745.2 

767.9 

829.6 

751.4 

684.7 

565.6 

533.0 

7,020.5 

1976 

31,383 

29,163 

566.0 

427.2 

567.6 

534.4 

776.8 

793.8 

841.3 

800.3 

659.5 

643.6 

569.2 

537.0 

7,716.7 

1977 

32,551 

30,695 

472.5 

444.1 

486.8 

603.1 

540.6 

714.6 

738.7 

697.3 

638.3 

610.6 

540.9 

481.0 

6,968.5 

1978 

32,864 

31,102 

368.0 

367.1 

388.4 

490.4 

778.0 

637.5 

808.8 

783.8 

672.8 

720.8 

533.4 

427.0 

6,976.0 

1979 

33,177 

31,347 

399.7 

385.0 

413.8 

579.3 

731.0 

880.9 

821.3 

832.0 

716.7 

526.7 

532.5 

475.5 

7,294.4 

1980  h 

32,402 

31,400 

392.3 

443.8 

644.2 

670.3 

822.0 

1051.0 

1071.7 

805.8 

733.5 

744.9 

507.7 

531.5 

8,418.7 

YEAH 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«lpc«-' 

1970 

4.39 

129,235 

107 

121 

110 

131 

164 

197 

159 

201 

187 

165 

134 

108 

149 

.167 

1971 

4.35 

128,241 

93 

116 

126 

148 

155 

217 

227 

219 

192 

160 

137 

104 

158 

.177 

1972 

4.30 

128,216 

95 

111 

127 

147 

170 

191 

213 

201 

171 

163 

127 

100 

151 

.169 

1973 

4.16 

128,217 

98 

113 

110 

153 

173 

215 

211 

222 

215 

171 

145 

125 

163 

.182 

1974 

4.16 

129,739 

113 

126 

116 

112 

119 

184 

195 

205 

199 

158 

134 

115 

148 

.166 

1975 

130,162 

105 

117 

108 

104 

111 

191 

190 

206 

192 

170 

145 

132 

148 

.166 

1976 

4.12 

129,434 

141 

114 

141 

138 

194 

204 

210 

199 

170 

160 

147 

134 

163 

.183 

1977 

4.08 

132,751 

115 

119 

118 

151 

131 

179 

180 

169 

160 

148 

136 

117 

144 

.161 

1978 

4.03 

132,426 

90 

99 

95 

123 

190 

160 

197 

191 

169 

176 

134 

104 

144 

.160 

1979 

3.97 

131,716 

98 

104 

101 

147 

179 

223 

201 

204 

181 

129 

135 

116 

152 

.170 

1 
1980    - 

3.88 

125.611 

101 

122 

165 

178 

211 

279 

275 

207 

195 

191 

135 

136 

183 

.206 

AVERAGE 

U7I-19SO 

3.96 

129,918 

96 

108 

120 

149 

193 

221 

224 

201 

182 

165 

135 

119 

160 

.179 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      «lpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

V      ANNEXATION   OF   SERVICE   CONNECTIONS    BY 
CITY  OF  SANTA  ANA 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HUNTINGTON    BEACH 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  ^___ 


HUNTINGTON    BEACH 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

•™  115'960 

toan  170.505 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE H 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  ^^^^^^^^^^^_^^^^^^_^^^^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

363.8 

370.5 

454.5 

547.1 

616.8 

610.0 

713.6 

695.4 

622.7 

554.6 

473.5 

365.3 

6,387.8 

1971 

30,338 

414.8 

437.6 

828.2 

547.4 

606.7 

674.8 

727.3 

817.8 

675.4 

605.8 

519.1 

439.0 

7,293.9 

1972 

32,200 

485.8 

525.4 

542.7 

633.8 

732.6 

749.4 

834.6 

794.3 

649.6 

610.9 

493.0 

473.1 

7,525.2 

1973 

34.172 

461.8 

376.5 

348.2 

656.7 

724.2 

813.9 

816.2 

806.8 

783.3 

713.1 

419.2 

510.3 

7,466.2 

1974 

35,330 

472.6 

531.6 

518.5 

662.2 

786.0 

877.4 

922.5 

866.3 

783.8 

672.3 

591.3 

533.0 

8,217.5 

1975 

36,530 

563.4 

465.5 

533.2 

572.2 

778.4 

822.7 

918.5 

904.1 

836.8 

751.7 

661.9 

591.7 

8,400.1 

1976 

38.162 

684.6 

544.0 

659.2 

672.4 

869.1 

927.4 

965.0 

1012.8 

758.8 

805.7 

701.0 

715.8 

9,315.8 

1977 

39,532 

578.2 

563.7 

637.3 

719.3 

686.8 

757.2 

881.4 

785.1 

753.0 

701.7 

683.0 

598.6 

8,345.3 

1978 

40,897 

508.7 

501.2 

552.4 

607.5 

889.1 

949.6 

1020.8 

946.1 

846.5 

784.2 

621.1 

619.1 

8,846.3 

1979 

42.318 

568.7 

516.6 

588.7 

723.0 

890.0 

976.6 

1015.6 

1001.3 

949.4 

811.7 

697.8 

734.6 

9,474.0 

1980 

43,594 

639.7 

568.9 

653.2 

828.0 

875.8 

1033.1 

1122.5 

1049.3 

943.7 

877.6 

.816.3 

712.1 

10,120.2 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 
gpcd- 

of  pei-' 

1970 

115,930 

101 

114 

126 

157 

172 

175 

199 

193 

179 

154 

136 

102 

151 

.169 

1971 

3.91 

118,773 

113 

132 

225 

154 

165 

189 

198 

222 

190 

165 

146 

119 

168 

.188 

1972 

3.92 

126,256 

124 

143 

139 

167 

187 

198 

213 

203 

172 

156 

130 

121 

1.63 

.183 

1973 

3.94 

134,569 

111 

100 

92 

163 

174 

202 

196 

193 

194 

171 

104 

122 

152 

.170 

1974 

3.95 

139,412 

109 

136 

120 

158 

182 

210 

213 

200 

187 

156 

141 

123 

161 

.181 

1975 

3.96 

144,586 

126 

115 

119 

132 

174 

190 

205 

202 

193 

168 

153 

132 

159 

.178 

1976 

3.97 

151,389 

146 

124 

140 

148 

185 

204 

206 

216 

167 

172 

154 

153 

168 

.188 

1977 

3.98 

157,289 

119 

128 

131 

152 

141 

160 

181 

161 

160 

144 

145 

123 

145 

.163 

1978 

3.93 

160,728 

102 

111 

111 

126 

178 

197 

205 

190 

176 

157 

129 

124 

151 

.169 

1979 

3.93 

166,384 

110 

111 

114 

145 

173 

196 

197 

194 

190 

157 

140 

142 

156 

.175 

1980 

3.98 

173,466 

119 

113 

121 

159 

'   163 

199 

209 

195 

181 

163 

157 

132 

159 

.179 

AVERAGE 

WI-WKJ 

3.95 

166,859 

110 

112 

115 

143 

171 

197 

204 

193 

182 

159 

142 

133 

155 

.174 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      •Ipca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

9— 77656 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE* 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1870_ZZl365 

t>M     91.7«8 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

18,233 

17,902 

227.4 

283.4 

340.8 

428.6 

512.1 

519.3 

576.7 

573.2 

543.9 

456.5 

334.9 

252.7 

5,099.5 

1971 

19,212 

18,875 

280.0 

291.6 

381.1 

416.0 

441.3 

517.9 

589.9 

648.9 

526.8 

445.9 

340.6 

292.0 

5,171.8 

1972 

19,665 

19,251 

304.1 

334.7 

410.6 

478.1 

526.4 

538.7 

669.8 

610.7 

483.4 

424.3 

328.6 

316.3 

5,425.7 

1973 

21,433 

20,310 

607.5 

506.0 

407.4 

272.3 

248.8 

297.4 

582.9 

510.6 

559.6 

494.2 

368.8 

347.3 

5,202.8 

1974 

21,946 

20,743 

302.8 

364.1 

332.5 

444.2 

504.5 

615.9 

649.0 

622.6 

557.8 

466.8 

415.4 

355.7 

5,631.3 

1975 

22,702 

21,452 

364.9 

306.4 

338.9 

347.4 

522.9 

575.6 

739.0 

730.0 

655.0 

549.0 

509.0 

438.0 

6,076.1 

1976 

22,734 

21,606 

534.5 

417.5 

475.3 

498.8 

675.9 

720.7 

766.9 

784.0 

511.3 

628.8 

526.4 

562.0 

7,102.1 

1977 

23,692 

22,567 

418.2 

465.2 

484.1 

573.0 

486.5 

608.7 

727.6 

649.0 

618.8 

593.4 

539.7 

462.0 

6,626.2 

1978 

25,342 

24,327 

337.0 

334.0 

397.0 

408.0 

710.0 

790.0 

819.0 

778.0 

641.0 

628.0 

437.0 

428.0 

6,707.0 

1979 

25,881 

24,757 

378.0 

358.0 

423.0 

555.0 

725.0 

821.0 

852.0 

829.6 

810.0 

630.0 

526.0 

557.0 

7,464.0 

1980 

27,841 

26,696 

442.0 

395.0 

447.0 

607.5 

621.0 

761.0 

874.0 

822.0 

722.0 

688.0 

644.0 

544.0 

7,567.5 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    ^ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•Ipe*-' 

1970 

4.32 

78,795 

114 

128 

140 

181 

210 

220 

2  36 

235 

2  30 

187 

142 

103 

177 

.199 

1971 

4.23 

81,280 

111 

128 

151 

171 

175 

212 

234 

257 

216 

177 

140 

116 

174 

.195 

1972 

4.15 

81,569 

120 

141 

162 

195 

208 

220 

265 

242 

198 

168 

134 

125 

182 

.204 

1973 

3.90 

83,500 

235 

216 

157 

109 

96 

119 

225 

197 

223 

191 

147 

134 

171 

.192 

1974 

3.85 

84 , 600 

115 

154 

127 

175 

192 

243 

247 

237 

220 

178 

164 

136 

182 

.204 

1975 

3.77 

85,700 

137 

128 

128 

135 

197 

224 

278 

275 

255 

207 

198 

165 

194 

.217 

1976 

3.82 

86,800 

199 

166 

177 

192 

251 

277 

285 

291 

196 

234 

202 

209 

224 

.251 

1977 

3.71 

87,900 

153 

189 

178 

217 

179 

2  31 

267 

238 

235 

218 

205 

170 

207 

.232 

1978 

3.57 

90,400 

120 

132 

142 

150 

253 

291 

292 

278 

236 

224 

161 

153 

203 

.228 

1979 

3.62 

93,800 

130 

136 

145 

197 

249 

292 

293 

285 

288 

217 

187 

192 

218 

.244 

1980 

3.45 

95,988 

149 

142 

150 

211 

209 

264 

294 

276 

251 

231 

224 

183 

215 

.241 

AVERAGE 
1»7«-  MM 

3.55 

93,396 

133 

137 

146 

186 

237 

282 

293 

280 

258 

224 

191 

176 

212 

.238 

1/     gpcd 
2/     »ipc> 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CITY  CENSUS  POPULATION 
1*70. 
1980. 


155,710 


?93.71? 


HYDROLOGIC  STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
TjfPa  


SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  <H  CITY 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE  . 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    , 

OTHER 


D 
.□ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
Southern  California  Water  Co. ■  Diamond  Park 
Water  Co. ,   Falrhaven-Tustln  NW,  Mesa  Consoll- 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

lalel  Water   Ulst. 
TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1870 

551.9 

533.4 

611.5 

733.9 

899.9 

890.5 

999.8 

989.1 

898.1 

776.9 

654.6 

507.4 

9,047.0 

1971 

537.4 

546.0 

702.0 

749.0 

785.3 

895.5 

1041.5 

1080.8 

924.8 

825.1 

698.2 

583.1 

9,368.5 

1972 

625.2 

645.7 

764.7 

859.2 

946.4 

927.4 

1100.5 

1062.1 

890.9 

819.3 

668.9 

656.6 

9,966.9 

1973 

659.9 

577.8 

650.4 

857.5 

985.0 

1090.6 

1114.5 

1096.9 

971.1 

960.9 

774.4 

704.6 

10,443.6 

1974 

673.6 

735.6 

718.2 

895.3 

1004.9 

1125.6 

1246.2 

1173.3 

1076.2 

938.0 

825.8 

712.2 

11,124.9 

1975 

762.8 

639.0 

718.2 

742.7 

997.7 

1077.0 

1235.1 

1196.3 

1105.1 

965.3 

862.4 

792.6 

11,094.2 

1976 

908.3 

712.6 

855.5 

852.6 

1085.7 

1163.7 

1198.4 

1208.8 

876.1 

997.2 

898.1 

871.4 

11,628.4 

1977 

740.1 

719.0 

787.5 

882.2 

815.4 

951.1 

1096.4 

1008.5 

973.0 

952.9 

868.4 

765.9 

10,560.4 

1978 

671.3 

609.0 

741.3 

761.3 

1102.6 

1219.1 

1246.8 

1215.6 

1028.4 

1034.7 

807.7 

787.5 

11,225.3 

1979 

753.6 

678.6 

787.1 

908.4 

1128.2 

1253.5 

1295.4 

1277.2 

1243.3 

1100.6 

934.0 

949.8 

12,309.7 

1980 

831.5 

768.3 

857.8 

1051.6 

1133.1 

1306.3 

1430.6 

1373.6 

1228.0 

1200.4 

1092.2 

975.8 

13,249.2 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    if 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

w*U 

■■po*?/ 

1970 

137,400 

130 

139 

144 

178 

211 

216 

235 

232 

218 

182 

159 

119 

180 

.202 

1971 

142.413 

122 

137 

159 

175 

178 

210 

236 

245 

216 

187 

163 

132 

180 

.202 

1972 

147,536 

137 

151 

167 

194 

207 

210 

241 

232 

201 

179 

151 

144 

185 

.207 

1973 

152,909 

139 

135 

137 

187 

208 

238 

235 

231 

212 

203 

169 

149 

187 

.210 

1974 

159,604 

136 

165 

145 

187 

203 

235 

252 

237 

225 

190 

172 

144 

191 

.214 

1975 

163,415 

151 

140 

142 

151 

197 

220 

244 

236 

225 

191 

176 

156 

186 

.208 

1976 

168,503 

174 

146 

164 

169 

208 

230 

229 

231 

173 

191 

178 

167 

189 

.212 

1977 

173.642 

137 

148 

146 

169 

151 

183 

204 

187 

187 

177 

167 

142 

167 

.187 

1978 

178,966 

121 

122 

134 

142 

199 

227 

225 

219 

192 

187 

150 

142 

172 

.193 

1979 

184,280 

132 

132 

138 

164 

197 

227 

227 

224 

225 

193 

169 

166 

183 

.205 

1980 

192,253 

140 

138 

144 

182 

190 

226 

240 

230 

213 

201 

189 

164 

188 

.211 

AVERAGE 
W7i- 1»*0 

185,166 

131 

131 

139 

163 

195 

227 

231 

224 

210 

194 

169 

157 

181 

.203 

y      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       «lpc«     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION      g| 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HVDROLOGIC    STUDY  AREA 


SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER 
T»p»  


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

18.221 

1980_2laiLZ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY ED 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  ^^^_^^^_^_^__^^^_^^_^^^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

6,059 

123 

78 

100 

11.2 

187 

2k  0 

372 

369 

251 

'ltt 

123 

85 

2. 211. 

1972 

6,175 

117 

107 

160 

186 

309 

376 

kl5 

U02 

k03 

275 

138 

129 

3,017 

1973 

6.317 

100 

82 

95 

153 

255 

315 

350 

321 

2lk 

110 

96 

80 

2.171 

1974 

fa, 337 

83 

71 

83 

115 

2I4I 

299 

290 

302 

2ll7 

178 

90 

9*. 

2,093 

1975 

7,065 

79 

67 

98 

13k 

297 

338 

371" 

31.7 

302 

157 

98 

90 

2,38l 

1976 

6,333 

101 

99 

100 

153 

329 

31.2 

369 

271 

235 

210 

133 

122 

2,1.61. 

1977 

8,726 

92 

77 

77 

131 

117 

197 

256 

21*5 

185 

llt8 

86 

8k 

1.695 

1978 

9,171* 

8k 

73 

90 

97 

231 

30k 

357 

3U0 

223 

165 

137 

92 

2.193 

1979 

9,307 

90 

6I4 

105 

139 

271 

355 

355 

336 

281 

179 

129 

125 

2.1.29 

1980 

9,736 

121 

111 

139 

153 

271 

337 

369 

358 

268 

193 

160 

lkl 

2,621 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 

OPCd- 

tfct^' 

1970 

1971 

3.00 

18,177 

218 

153 

177 

260 

332 

like 

660 

655 

1.60 

256 

226 

151 

33k 

.37k 

1972 

2.97 

18,352 

206 

201 

281 

338 

51.3 

683 

729 

707 

732 

1.83 

251 

227 

kU9 

.503 

1973 

2.9l| 

18,572 

17* 

158 

165 

275 

1.1.3 

565 

608 

558 

381. 

191 

172 

139 

320 

.358 

1974 

2.90 

18,377 

11.6 

138 

11.6 

209 

U23 

51*2 

509 

530 

kl.8 

312 

163 

165 

312 

.3k9 

1975 

2.87 

20,266 

126 

118 

156 

220 

1.73 

556 

595 

552 

I197 

250 

161 

Ik  3 

322 

.361 

1976 

2.80 

23,31.6 

lltO 

11.6 

138 

218 

U55 

U88 

510 

37k 

336 

290 

190 

169 

288 

.323 

1977 

2.7". 

23,909 

12k 

115 

10k 

183 

158 

275 

3k5 

331 

258 

200 

120 

113 

19k 

.217 

1978 

2.67 

21.  ,1.95 

111 

106 

119 

132 

301. 

liH 

1.70 

1.1.8 

303 

217 

186 

121 

2k  5 

.27k 

1979 

2.61 

21.  ,291 

120 

91. 

139 

191 

360 

1.87 

U71 

I4U6 

386 

238 

177 

166 

27k 

.307 

1980 

2.51. 

21., 750 

158 

155 

181 

206 

353 

1.5k 

1.81 

U67 

361 

252 

215 

18k 

289 

.32k 

AVERAGE 
197t-19M 

2.61 

2k,  512 

130 

118 

lk6 

176 

339 

1.52 

1.71. 

k5k 

350 

236 

193 

157 

269 

.301 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      «lpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Type 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1.625 

1980 1.885 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE GO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ___^^^^^^^^_^_^^^^__^_^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITH*  THIS  CCTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1872 

1973 

T16 

691 

19.6 

20.5 

15.3 

12.1 

10.7 

10.3 

1974 

730 

699 

9.5 

8.9 

10.9 

9.9 

18.2 

2U.6 

214.0 

22.2 

19.6 

11.5 

8.8 

9.9 

178.0 

1975 

736 

706 

9.7 

8.7 

10.0 

12.0 

15.1 

?0.3 

17.8 

21.6 

23.2 

16.1 

19.9 

18.U 

192.8 

1976 

771 

71*0 

8.6 

9-0 

8.1* 

11.3 

19.9 

18. I4 

2l».9 

16.8 

13.0 

9.7 

5.7 

6.7 

152.it 

1977 

799 

762 

7.5 

6.2 

6.3 

9.5 

8.7 

15.1 

20.9 

15.6 

11.0 

9.1 

5.U 

6.9 

122.2 

1978 

951 

392 

6.5 

k.5 

5.0 

6.0 

9.1 

12.5 

23.2 

17.6 

12.0 

11.1 

6.0 

7.6 

121.1 

1979 

1.00U 

93"< 

8.0 

6.2 

7.3 

6.9 

10.6 

114.3 

29.2 

31.7 

25.8 

17.1 

11.5 

11.1 

179.7 

1980 

1,025 

95" 

9.7 

9.2 

11.6 

12.9 

19.1 

££,3. 

10.7 

2Q.li 

30.6 

15.7 

10.9 

15.7 

212.  S 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9pcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

-pe.2.' 

1970 

1971 

1972 

1973 

2.U7 

1,769 

357 

37k 

288 

221 

202 

188 

1974 

2.140 

1,752 

175 

181 

201 

188 

335 

l»68 

I4I42 

1*09 

373 

212 

167 

182 

278 

.311 

1975 

2.32 

1,708 

183 

182 

189 

23U 

285 

396 

336 

1.08 

1*53 

30U 

388 

3U8 

309 

.3U6 

1976 

2.25 

1,735 

160 

179 

156 

217 

370 

35l» 

U63 

312 

250 

180 

110 

125 

2I4O 

.269 

1977 

2.17 

l,7tt 

139 

127 

117 

182 

161 

289 

387 

289 

210 

168 

103 

128 

192 

.215 

1978 

2.09 

1,988 

105 

81 

81 

101 

1U8 

210 

376 

286 

201 

180 

101 

123 

167 

.187 

1979 

2.02 

2,028 

127 

109 

116 

113 

169 

235 

U6k 

5014 

1.214 

272 

189 

177 

2U3 

.272 

1980 

1.9k 

1,988 

157 

160 

188 

216 

310 

37U 

1198 

1*77 

513 

255 

183 

ITU 

292 

.327 

AVERAGE 

197I-19M 

2.02 

2,001 

130 

117 

128 

1*3 

209 

273 

I4I46 

I422 

379 

236 

158 

158 

23k 

.262 

1/       jpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


COLORADO  RIVER 


WATER  SUPPLIER 
Type  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,wo     "-020 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE (3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CfTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

63.1 

45.7 

57.0 

76.1 

102.6 

127.8 

158.7 

162.9 

134.1 

106.8 

83.8 

42.6 

1,161.2 

1971 

57.2 

58.6 

92.8 

83.5 

126.9 

190.5 

222.0 

237.5 

201.0 

151.6 

49.0 

56.0 

1,526.6 

1972 

67.8 

80.3 

133.7 

114.9 

139.9 

158.3 

242.0 

225.6 

163.9 

89.4 

60.0 

59.2 

1,535.0 

1973 

3/ 

50.6 

64.2 

89.3 

164.3 

202.3 

226.0 

213.9 

157.4 

154.5 

91.9 

103.8 

1974 

106.1 

113.9 

116.2 

161.2 

158.9 

204.6 

224.5 

215.9 

200.6 

131.5 

117.6 

104.4 

1,855.4 

1975 

76.3 

57.8 

97.0 

120.7 

156.8 

154.4 

217.0 

197.9 

177.5 

178.8 

87.9 

68.8 

1,590.9 

1976 

93.5 

107.4 

115.6 

123.8 

135.9 

203.4 

195.2 

179.4 

91.4 

80.1 

104.4 

106.0 

1,536.4 

1977 

70.6 

65.0 

56.0 

83.7 

81.3 

175.6 

190.8 

169.2 

144.9 

142.7 

123.0 

87.8 

1,390.6 

1978 

41.1 

63.0 

101.7 

128.3 

192.7 

204.0 

233.3 

240.9 

172.7 

175.-8 

109.2 

106.9 

1,769.6 

1979 

97.5 

79.9 

127. C 

136.7 

117.4 

188.7 

233.5 

198.2 

192.9 

152.0 

106.4 

111.9 

1,742.1 

1980 

126.1 

93.6 

127.2 

141.8 

137.3 

188.3 

250.0 

233.0 

211.9 

205.5 

178.9 

152.9 

2,046.5 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (Qpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

«*«»£ 

1970 

12,164 

167 

134 

151 

209 

272 

350 

421 

432 

367 

283 

230 

113 

262 

.293 

1971 

12,200 

151 

172 

245 

228 

336 

520 

587 

628 

549 

401 

134 

148 

343 

.384 

1972 

12,214 

179 

227 

353 

314 

369 

432 

639 

596 

447 

236 

164 

156 

343 

.384 

1973 

12,150 

149 

170 

245 

436 

555 

600 

568 

432 

410 

252 

276 

1974 

12,066 

284 

337 

311 

445 

425 

565 

600 

577 

554 

352 

325 

279 

421 

.472 

1975 

12,154 

203 

170 

257 

331 

416 

423 

576 

525 

487 

475 

241 

183 

359 

.402 

1976 

12,195 

247 

304 

306 

338 

359 

556 

516 

475 

251 

212 

285 

280 

344 

.385 

1977 

12,432 

183 

187 

145 

224 

211 

471 

495 

439 

389 

370 

330 

228 

306 

.343 

1978 

12,500 

106 

180 

262 

342 

497 

544 

602 

622 

461 

454 

291 

276 

388 

.435 

1979 

13,279 

237 

215 

309 

343 

285 

474 

567 

481 

484 

369 

267 

272 

359 

.402 

1980 

13,593 

299 

237 

302 

348 

326 

462 

593 

553 

520 

488 

439 

363 

411 

.460 

AVERAGE 

I97I-19S0 

13,124 

214 

211 

291 

344 

369 

493 

587 

552 

488 

437 

332 

304 

386 

.432 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
1/       elpce     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALL 
3/     QUESTIONABLE    DATA 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


COLORADO   RIVER 


WATER  SUPPLIER 
T»B»  


MUNICIPAL   WATER    DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,970_Il2iZ 

...»      6'805 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-.  OUTSIOE (3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,94  3 

3/ 

1,074.6 

1971 

2,062 

1,280.5 

1972 

2,081 

1,350.6 

1973 

2,110 

1.050.6 

1974 

2,121 

963.7 

197S 

2,136 

968.6 

1976 

2,140 

42.3 

35.3 

54.5 

64.9 

101.0 

116.9 

164.5 

124.1 

83.3 

76.6 

46.4 

38.3 

948.1 

1977 

2,152 

43.7 

45.3 

51.8 

84.1 

74.5 

122.9 

153.6 

131.1 

106.7 

80.4 

51.9 

44.1 

990.1 

1978 

2,183 

37.0 

37.5 

59.5 

69.5 

95.1 

133.6 

172.9 

109.8 

127.5 

67.6 

41.1 

39.7 

990.8 

1979 

2,217 

31.1 

34.5 

55.2 

72.4 

83.6 

153.9 

130.4 

106.8 

138.4 

71.0 

58.3 

39.4 

'   975.0 

1980 

2,236 

37.8 

42.5 

43.9 

67.5 

94.0 

113.5 

120.5 

129.2 

103.7 

66.1 

46.9 

38.5 

904.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9pcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•tpo,-' 

1970 

3.64 

7,067 

417 

.467 

1971 

3.44 

7,100 

494 

.553 

1972 

3.34 

6,950 

531 

.595 

1973 

3.22 

6,800 

423 

.474 

1974 

3.31 

7,025 

376 

.421 

1975 

3.31 

7,075 

375 

.420 

1976 

3.32 

7,100 

192 

171 

248 

305 

459 

549 

747 

564 

391 

348 

218 

174 

365 

.409 

1977 

3.37 

7,250 

194 

223 

230 

387 

331 

565 

683 

583 

491 

358 

239 

196 

374 

.419 

1978 

3.32 

7,250 

165 

185 

265 

320 

423 

614 

769 

489 

586 

301 

189 

177 

374 

.419 

1979 

3.19 

7,075 

142 

174 

252 

341 

381 

725 

595 

487 

652 

324 

275 

180 

378 

.423 

1980 

3.06 

6,850 

178 

2H 

207 

328 

443 

552 

567 

608 

505 

311 

228 

181 

361 

.404 

AVERAGE 

1*78- 1M0 

3.19 

7,058 

162 

191 

241 

330 

416 

630 

644 

528 

581 

312 

231 

179 

371 

.416 

1/       JDCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y       llpcl     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      MONTHLY   DATA   NOT   AVAILABLE     1970-1975. 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■°™       ".519 

ffl      37,791 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE QD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

168.9 

163.0 

189.0 

229.2 

303.4 

291.2 

338.8 

339.3 

285.0 

243.9 

214.4 

156.8 

2,922.9 

1971 

9,604 

8,419 

159.2 

154.5 

201.8 

224.3 

248.0 

301.3 

343.9 

348.7 

309.9 

346.1 

208.1 

183.7 

3,029.5 

1972 

9,710 

8,617 

180.4 

197.2 

232.6 

278.0 

309.6 

325.3 

409.1 

368.8 

315.1 

275.4 

196.0 

200.0 

3,287.4 

1973 

10,015 

8,915 

202.6 

169.6 

170.9 

243.3 

315.8 

380.9 

394.4 

395.4 

335.5 

319.9 

233.0 

222.8 

3,384.1 

1974 

10,445 

9,345 

201.3 

227.2 

223.4 

285.4 

343.6 

392.9 

434.9 

409.7 

361.8 

285.6 

283.9 

228.0 

3,677.7 

1975 

12,556 

10,806 

240.7 

190.9 

205.3 

205.4 

318.8 

340.8 

411.6 

386.9 

355.6 

307.4 

285.0 

244.4 

3,492.8 

1976 

12,670 

11,150 

286.9 

222.9 

262.0 

276.5 

364.4 

421.6 

428.5 

415.5 

326.1 

356.0 

308.5 

321.5 

3,990.4 

1977 

12,773 

11,230 

296.9 

282.9 

277.6 

305.6 

280.6 

346.2 

402.4 

344.0 

331.9 

311.1 

294.7 

257.8 

3,731.7 

1978 

13,239 

11,697 

208.6 

199.5 

222.2 

228.9 

373.3 

427.7 

461.5 

447.9 

289.3 

372.9 

272.4' 

261.2 

3,865.4 

1979 

13,699 

11,883 

225.9 

204.7 

217.4 

262.1 

358.6 

406.6 

419.7 

394.0 

405.3 

327.2 

269.2 

266.3 

3,757.0 

1980 

13,947 

12,102 

227.2 

200.3 

200.3 

276.8 

302.6 

390.6 

460.3 

484.2 

385.1 

338.7 

280.9 

249.7 

3,796.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

gpcd- 

*Oc«- 

1970 

27,179 

200 

214 

224 

281 

360 

357 

402 

403 

350 

289 

263 

186 

295 

.330 

1971 

2.95 

28,313 

181 

195 

230 

264 

283 

355 

392 

397 

365 

394 

245 

209 

293 

.328 

1972 

2.97 

28.838 

202 

236 

260 

321 

346 

376 

458 

413 

364 

308 

227 

224 

311 

.348 

1973 

3.00 

29,995 

218 

202 

184 

270 

340 

423 

424 

425 

373 

344 

259 

240 

309 

.346 

1974 

3.02 

31,522 

206 

257 

229 

302 

352 

415 

445 

419 

383 

292 

300 

233 

320 

.358 

1975 

2.72 

34,118 

228 

200 

194 

201 

301 

333 

389 

366 

347 

291 

278 

231 

280 

.314 

1976 

3.03 

38,421 

241 

200 

220 

240 

306 

366 

360 

349 

283 

299 

268 

270 

284 

.318 

1977 

3.17 

40,549 

236 

249 

221 

251 

223 

285 

320 

274 

273 

247 

242 

205 

252 

.282 

1978 

3.11 

41,173 

163 

173 

174 

185 

292 

346 

362 

351 

315 

292 

221 

205 

257 

.288 

1979 

3.13 

42,878 

170 

171 

164 

204 

270 

316 

316 

296 

315 

246 

209 

200 

240 

.269 

1980 

3.11 

43,435 

169 

159 

149 

212 

225 

300 

342 

360 

296 

252 

216 

185 

239 

.268 

AVERAGE 
1971- KM 

3.12 

42,495 

167 

168 

162 

200 

262 

321 

340 

336 

309 

263 

215 

197 

245 

.275 

1/     gpcd 
2/     ■tpc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (conlmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


COLORADO   RIVER 


WATER  SUPPLIER 

Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970         8.353 

i.™         9'129 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE H 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (SJ  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

28.9 

59.2 

51.7 

46.9 

44.6 

77.3 

81.0 

72.0 

62.4 

36.2 

39.6 

35.1 

634.9 

1972 

37.7 

36.2 

50.8 

50.8 

60.8 

66.0 

79.9 

71.3 

55.2 

45.7 

39.0 

40.2 

633.6 

1973 

36.6 

35.5 

40.9 

55.2 

63.0 

65.0 

64.2 

61.5 

60    1 

59    1 

35.2 

37.4 

613.7 

1974 

25.9 

33.2 

37.7 

40.8 

58.1 

66.5 

79.3 

76.8 

67.6 

55.1 

47.6 

44.5 

633.1 

1975 

39.4 

31.1 

46.8 

56.4 

63.6 

74.2 

71.3 

66.0 

57.3 

67.1 

36.7 

49.8 

659.7 

1976 

45.9 

40.3 

49.3 

44.8 

70.7 

74.9 

77.9 

71.8 

58.9 

46.4 

61.5 

50.3 

692.7 

1977 

44.2 

48.4 

53.6 

62.6 

63.4 

83.2 

96.2 

74.8 

68.8 

66.0 

59.5 

55.3 

'776.0 

1978 

30.5 

30.9 

32.2 

42.2 

50.3 

78.0 

85.7 

77.3 

105.1 

60.8 

48.9 

33.4 

675.3 

1979 

37.7 

37.3 

36.9 

51.3 

57.2 

80.7 

83.2 

76.1 

74.5 

65.7 

59.6 

54.6 

714.8 

1980 

47.5 

39.5 

41.9 

58.2 

58.0 

75.3 

86.7 

100.5 

85.8 

63.4 

85, v 

82.0 

224.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•ipo*^' 

1970 

1971 

8.458 

110 

250 

197 

185 

170 

305 

309 

275 

246 

138 

156 

134 

206 

.231 

1972 

8,338 

146 

150 

197 

203 

235 

264 

309 

276 

221 

177 

156 

156 

208 

.233 

1973 

8,415 

140 

151 

157 

219 

242 

257 

246 

236 

238 

227 

139 

14  3 

200 

.224 

1974 

8,427 

99 

141 

144 

161 

222 

263 

304 

294 

267 

211 

188 

170 

206 

.231 

1975 

8,477 

150 

131 

178 

222 

242 

292 

271 

251 

225 

255 

144 

190 

213 

.239 

1978 

8,593 

172 

162 

185 

174 

265 

291 

292 

270 

228 

174 

239 

189 

220 

.246 

1977 

8,876 

161 

195 

195 

235 

230 

312 

350 

272 

258 

240 

223 

201 

240 

.269 

1978 

9,007 

109 

123 

115 

156 

180 

289 

307 

277 

389 

218 

181 

120 

205 

.230 

1979 

9,070 

134 

147 

131 

189 

203 

297 

296 

271 

274 

234 

219 

194 

216 

.242 

1980 

9,129 

168 

149 

148 

213 

205 

275 

306 

355 

313 

224 

313 

290 

247 

.277 

AVERAGE 

W7I-1M0 

9,069 

137 

140 

131 

186 

196 

287 

303 

301 

325 

225 

238 

201 

223 

.250 

1/     gpcd 
2/      tlpci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
T/p»  _^^_ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

12.252 

19B0_22l2i± 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY+  OUTSIDE Q) 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 
Eastern  MWD  and   Lake   Heme  I:  MWD 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

4,192 

3/ 

896.2 

1971 

4,606 

44.0 

50.5 

64.1 

71.4 

73.2 

96.8 

127.2 

128.3 

114.2 

76.6 

64.6 

47.8 

958.7 

1972 

4,875 

46.1 

51.6 

76.3 

91.4 

104.1 

88.6 

134.9 

119.8 

90.0 

71.9 

51.4 

49.1 

975.2 

1973 

5,066 

41.6 

40.2 

39.2 

75.9 

98.6 

110.1 

136.1 

120.8 

95.2 

82.7 

53.9 

48.7 

943.0 

1974 

5,342 

43.0 

52.2 

69.9 

84.3 

100.2 

124.6 

128.7 

115.3 

115.3 

73.4 

58.1 

48.2 

1,013.2 

1975 

5,653 

52.2 

45.6 

53.2 

55.6 

88.3 

123.4 

142.4 

123.3 

125.8 

84.6 

74.9 

51.3 

1,020.6 

1976 

6,115 

64.7 

51.8 

81.0 

84.7 

100.0 

134.9 

138.1 

140.6 

73.8 

82.5 

73.4 

72.9 

1,098.4 

1977 

6,569 

54.5 

64.6 

68.7 

87.0 

70.0 

102.5 

137.4 

115.2 

113.8 

85.9 

76.3 

66.8 

1,042.7 

1978 

6,727 

58.4 

46.4 

44.4 

53.9 

60.9 

95.9 

116.7 

128.7 

116.2 

98.2 

91.7 

63.5 

974.9 

1979 

7,203 

52.3 

53.5 

51.4 

59.3 

73.0 

102.8 

113.7 

122.6 

122.5 

107.4 

95.7 

72.5 

1,026.7 

1980 

7,505 

66.2 

66.6 

54.4 

63.8 

71.8 

80.8 

121.6 

120.7 

138.0 

110.1 

106.5 

79.4 

1,079.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gped)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

«<PC*-' 

1970 

2.70 

11,303 

217 

.243 

1971 

2.75 

12,658 

112 

142 

163 

188 

187 

255 

324 

327 

301 

195 

170 

122 

208 

.232 

1972 

2.87 

13,967 

106 

127 

176 

218 

240 

211 

312 

277 

215 

166 

123 

113 

191 

.214 

1973 

2.84 

14,381 

93 

100 

88 

176 

221 

255 

305 

271 

221 

186 

125 

109 

180 

.201 

1974 

3.00 

16,002 

87 

117 

141 

176 

202 

260 

259 

232 

240 

148 

121 

97 

173 

.194 

1975 

3.10 

17,502 

96 

93 

98 

106 

163 

235 

262 

227 

240 

156 

143 

95 

160 

.179 

1976 

2.90 

17,725 

118 

101 

147 

159 

182 

254 

251 

256 

139 

150 

138 

133 

169 

.190 

1977 

2.88 

18,924 

93 

122 

117 

153 

119 

181 

234 

196 

200 

146 

134 

114 

151 

.169 

1978 

3.02 

20,349 

93 

81 

70 

88 

97 

157 

185 

204 

190 

156 

150 

101 

131 

.147 

1979 

3.05 

21,969 

77 

87 

75 

90 

107 

156 

167 

180 

186 

158 

145 

106 

128 

.143 

1980 

2.99 

22,413 

95 

102 

78 

95 

103 

120 

175 

174 

205 

158 

158 

114 

132 

.148 

AVERAGE 
W7I-1M0 

3.02 

21,577 

88 

90 

74 

91 

102 

144 

176 

186 

194 

157 

151 

107 

130 

.146 

1/       gped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       »lpc«     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      MONTHLY   DATA  NOT   AVAILABLE 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 
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TABLE   3   lcont.ro. dl 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


IWI.' 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA        COLORADO    RIVER 


WATER  SUPPLIER         INDI° 

Tire*  MUNICIPAL   WATER    DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

tL«23 

faun  21.611 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3,291 

85.0 

97.4 

98.3 

132.8 

173.1 

212.0 

310.4 

217.8 

176.4 

147.0 

113.9 

85.0 

1.849.1 

1971 

4,081 

98.9 

105.4 

133.6 

195.5 

139.2 

281.8 

268.0 

247.0 

224.0 

159.0 

79.0 

114.6 

2.046.0 

1972 

4,184 

113.2 

123.9 

171.7 

179.0 

131.6 

250.3 

289.0 

282.0 

271.9 

245.9 

119.9 

115.6 

2.294.0 

1973 

4,479 

121.0 

109.6 

128.0 

182.0 

260.7 

312.7 

341.6 

11U.6 

270.6 

203.0 

145.7 

124.6 

2.530.1 

1974 

4,394 

107.6 

125.7 

149.1 

193.0 

249.2 

317.2 

331.7 

306.9 

263.0 

192.8 

147.9 

118.6 

2,502.7 

1975 

4,405 

125.7 

119.2 

146.3 

157.7 

229.5 

271.8 

317.9 

300.4 

250.5 

201.7 

153.8 

132.3 

2,406.8 

1976 

4,765 

132.1 

122.0 

167.1 

184.5 

247.8 

297.7 

319.1 

295.0 

196.6 

149.3 

148.7 

145.3 

2,405.2 

1977  3/ 

4,765 

125.1 

134.8 

163.2 

211.8 

200.2 

283.9 

319.9 

265.5 

220.4 

188.7 

144.5 

140.7 

2,398.7 

1978  3/ 

4,909 

110.9 

119.8 

151.9 

176.9 

251.9 

328.6 

345.5 

323.0 

257.8 

233.2 

165.0 

130.7 

2,595.2 

19792/ 

5,357 

103.9 

130.1 

156.3 

150.9 

272.0 

312.6 

282.3 

298.5 

293.6 

249.2 

192.0 

181.0 

2,622.4 

19802/ 

5,966 

149.1 

125.9 

156.3 

172.0 

261.3 

333.9 

389.2 

361.6 

398.9 

291.5 

216.9 

187.8 

3,044.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpco- 

w 

1970 

14,459 

190 

241 

219 

306 

386 

489 

693 

486 

407 

328 

263 

190 

350 

.392 

1971 

3.63 

14,826 

215 

254 

291 

440 

303 

634 

583 

537 

504 

346 

178 

249 

378 

.423 

1972 

3.74 

15,644 

233 

273 

354 

381 

271 

533 

596 

581 

579 

507 

255 

238 

401 

.450 

1973 

3.60 

16,123 

242 

243 

256 

376 

522 

646 

683 

661 

559 

406 

301 

249 

430 

.482 

1974 

4.07 

17,880 

194 

251 

269 

360 

450 

591 

598 

554 

490 

348 

276 

214 

383 

.429 

1975 

3.99 

17.561 

231 

242 

269 

299 

422 

516 

584 

552 

475 

371 

292 

243 

375 

.420 

1976 

4.00 

19,060 

224 

221 

283 

323 

419 

521 

540 

499 

344 

253 

260 

246 

345 

.386 

19773/ 

3.97 

18,908 

213 

255 

278 

373 

342 

500 

546 

453 

389 

322 

255 

240 

348 

.390 

19783/ 

4.00 

19,637 

182 

218 

250 

300 

414 

558 

568 

531 

4  38 

383 

280 

215 

362 

.405 

19793/ 

3.97 

21,249 

158 

219 

237 

237 

413 

490 

429 

453 

461 

378 

301 

275 

338 

.379 

19803/ 

3.98 

23,728 

203 

183 

212 

242 

355 

469 

529 

492 

560 

396 

305 

255 

351 

.393 

AVERAGE 

itri-i*M 

3.98 

21,538 

181 

207 

233 

260 

394 

506 

509 

492 

486 

386 

295 

248 

350 

.392 

GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 


MUTUAL   WATER   COMPANY. 
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TABLE   3   (co-.tmu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PALM    SPRINGS 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


COLORADO  RIVER 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  _^_^_ 


DESERT   WATER   AGENCY 


COMMERCIAL  WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.™  2°-936 

.o.n         32.271 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1*70 

9,267 

11 

6,096.4 

1971 

11,225 

309.1 

532.3 

339.0 

615.7 

466.0 

807.2 

730.1 

980.1 

713.0 

717.3 

700.8 

502.9 

7,413.5 

1972 

12,262 

464.1 

481.0 

483.0 

726.0 

655.0 

662.0 

838.7 

1044.0 

811.1 

689.0 

577.7 

382.0 

7,813.6 

1973 

12,936 

410.9 

450.9 

427.1 

543.4 

663.5 

952.8 

890.6 

1087.4 

332.7 

752.0 

655.6 

443.8 

8,110.7 

1974 

13,168 

405.8 

497.3 

443.1 

598.5 

718.8 

787.3 

933.0 

901.0 

904.0 

874.9 

605.0 

467.0 

8,135.7 

1975 

13,253 

442.7 

500.6 

444.4 

550.2 

582.0 

810.7 

822.8 

970.4 

855.9 

792.8 

730.3 

494.9 

7,997.7 

1976 

13,647 

467.4 

457.9 

443.9 

611.3 

646.4 

780.1 

883.7 

870.1 

752.8 

602.5 

656.5 

556.1 

7,728.7 

1977 

14,504 

451.0 

464.0 

493.3 

662.4 

665.6 

761.6 

835.4 

920.4 

792.6 

690.3 

739.2 

602.3 

8,078.1 

1978 

16,729 

377.8 

313.5 

392.7 

534.4 

677.8 

949.3 

943.2 

996.5 

992.4 

78i:i 

708.5 

525.4 

8.192.6 

1979 

17,708 

474.7 

338.4 

469.5 

604.5 

809.8 

906.6 

1026.5 

915.5 

875.5 

790.6 

664.3 

709.8 

8.585.7 

1980 

18,363 

564.0 

402.3 

461.8 

680.8 

729.4 

880.7 

1023.4 

976.7 

1093.1 

896.4 

855.5 

809.3 

9.373.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (OOCd)    " 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

«ipc»- 

1970 

2.77 

25,649 

3/ 

651 

.729 

1971 

2.41 

27,032 

369 

703 

405 

759 

556 

995 

871 

1170 

879 

856 

864 

600 

751 

.841 

1972 

2.43 

29,845 

502 

556 

522 

811 

708 

739 

907 

1128 

906 

745 

645 

413 

715 

.801 

1973 

2.49 

32.233 

411 

500 

427 

562 

664 

985 

891 

1088 

861 

753 

678 

444 

689 

.772 

1974 

2.56 

33,658 

389 

528 

425 

593 

689 

780 

894 

864 

895 

839 

599 

448 

662 

.741 

1975 

2.60 

34,486 

414 

518 

416 

532 

544 

784 

770 

908 

827 

742 

706 

463 

635 

.711 

1976 

2.60 

35,448 

425 

445 

404 

575 

588 

734 

804 

792 

708 

548 

617 

506 

596 

.668 

1977 

2.65 

38,477 

378 

431 

414 

574 

558 

660 

700 

772 

687 

579 

640 

505 

575 

.644 

1978 

2.45 

41.029 

297 

273 

309 

434 

533 

771 

742 

783 

806 

614 

576 

413 

547 

.613 

1979 

2.48 

43,912 

349 

275 

345 

459 

595 

688 

754 

673 

665 

581 

504 

521 

536 

.600 

1980 

2.51 

46,180 

394 

300 

323 

491 

510 

636 

715 

682 

789 

626 

618 

565 

555 

.622 

AVERAGE 

i97a-ra*o 

2.48 

43,707 

347 

283 

326 

461 

546 

698 

737 

713 

753 

607 

566 

500 

546 

.612 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       afpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/   MONTHLY  DATA  NOT  AVAILABLE 


FLA-J  RATE     Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3    (contmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
TyD«  ___^ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

140,089 

I960 _^^^_^_^_^_^_^^ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE li] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

33,876 

32,725 

585.7 

646.4 

806.7 

1016.7 

1252.9 

1242.4 

1565.5 

1500.8 

1288.6 

1005.4 

800.4 

528.9 

12,240.4 

1971 

34,114 

33,367 

612.7 

650.4 

877.9 

952.1 

1C41.3 

1324.4 

1569.2 

1582.5 

1311.5 

1020.8 

804.3 

632.3 

12,379.4 

1972 

35,042 

33,853 

668.6 

748.4 

951.3 

1103.5 

1271.0 

1265.9 

1602.9 

i489.0 

1166.6 

942.8 

707.1 

645.1 

12,562.2 

1973  | 

55,117 
41.517 

33,935 
40.335 

609.3 

530.7 

576.2 

886.7 

1156.2 

1445.4 

1761.9 

1671.3 

1288.9 

1230.6 

853.6 

771.2 

12,782.0 

1974 

43,157 

41,966 

624.4 

793.6 

753.8 

1156.6 

1373.2 

1681.3 

1820.7 

1657.7 

1479.5 

1090.5 

1048.7 

759.9 

14,239.9 

1975 

43,619 

42,441 

923.7 

684.5 

742.8 

818.8 

1349.0 

1465.0 

1793.8 

1731.7 

1472.9 

1190.9 

993.8 

805.3 

13,972.2 

1976 

44,225 

43,200 

1009.0 

740.4 

962.6 

1016.4 

1358.1 

1655.9 

1748.8 

1756.6 

1035.0 

1215.2 

1067.9 

1017.2 

14,583.1 

1977 

46,370 

44,095 

681.5 

840.8 

889.6 

1123.6 

958.8 

1424.5 

1735.1 

1395.6 

1293.4 

1200.1 

1070.5 

875.4 

13,488.9 

1978 

46,689 

45,334 

764.6 

527.6 

704.5 

718.0 

1658.3 

2036.8 

2341.2 

2239.0 

1782.8 

1693.2 

1070.6 

854.4 

16,391.0 

1979 

47,975 

776.9 

660.6 

761.5 

1299.1 

1863.8 

2214.7 

2438.7 

2280.0 

2206.8 

1577.6 

1421.2 

1379.5 

18,880.4 

1980 

50,999 

49,112 

913.6 

739.8 

811.0 

1354.9 

1488.7 

1958.9 

2410.7 

2324.3 

1748.4 

1926.0 

1502.4 

1421.0 

18.599.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 
gped- 

w 

1970 

3.52 

119,332 

158 

193 

218 

284 

339 

347 

423 

406 

360 

272 

224 

143 

281 

.315 

1971 

3.66 

124,899 

158 

186 

227 

254 

269 

353 

405 

409 

350 

264 

215 

163 

272 

.305 

1972 

3.61 

126,327 

171 

204 

243 

291 

325 

334 

409 

380 

308 

241 

187 

165 

272 

.305 

3/ 
1973^ 

3.59 
3.59 

125,895 
148.839 

156 

151 

148 

235 

296 

383 

382 

362 

289 

267 

191 

167 

253 

.283 

1974 

3.56 

153,768 

131 

184 

158 

251 

288 

364 

382 

348 

321 

229 

227 

159 

254 

.284 

1975 

3.54 

154,499 

193 

158 

155 

177 

282 

316 

375 

362 

318 

249 

214 

168 

248 

.278 

1976 

3.53 

156,277 

208 

163 

199 

217 

280 

353 

361 

363 

221 

251 

228 

210 

255 

.286 

1977 

3.41 

158,033 

139 

190 

182 

237 

196 

300 

354 

285 

273 

245 

226 

179 

234 

.262 

1978 

3.48 

162,711 

152 

116 

140 

147 

329 

417 

464 

444 

365 

336 

219 

169 

276 

.309 

1979 

3.53 

169,530 

148 

139 

145 

255 

355 

435 

464 

434 

434 

300 

279 

262 

305 

.342 

1980 

3.48 

177,496 

166 

144 

147 

254 

271 

368 

438 

422 

328 

350 

282 

258 

286 

.320 

AVERAGE 

19  71-19*0 

3.50 

169,912 

155 

133 

144 

219 

318 

407 

455 

433 

376 

329 

260 

230 

289 

.324 

1/  gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

V  tlpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/  USE   UPPER   FIGURE   THROUGH   JUNE    30. 

4/  USE   LOWER   FIGURE   AFTER   JUNE    30. 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (conlmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


UNINCORPORATED 


SACRAMENTO 

ARCADE  COUNTY  WATER  DISTRICT 

Tvd« 

COUNTY  WATER   DISTRICT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

IMC 
SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

■ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER       Unincorporated 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AOENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

19,795 

302 

256 

295 

531 

666 

990 

1,079 

1,171 

1,086 

76?' 

386 

328 

7,855 

1971 

20,11*8 

312 

281 

3U6 

389 

1*73 

871. 

X,lk5 

1,165 

1,138 

782 

1*97 

3**0 

7,7*2 

1972 

20,626 

339 

305 

1.23 

510 

736 

971 

1,203 

1,179 

1,062 

680 

363 

288 

8,059 

1973 

21,072 

3**2 

332 

291 

»2li 

801 

1,122 

1,269 

1,160 

930 

597 

1*12 

287 

7,967 

1974 

21,338 

320 

301 

295 

335 

72l< 

1,091 

1,158 

1,139 

1,083 

877 

513 

325 

8,161 

1975 

21,523 

351 

351 

31*3 

3*>9 

622 

1,11*0 

1,153 

1,232 

1,025 

736 

1.25 

311 

8,038 

1976 

21,727 

3U3 

Ull 

1*05 

537 

852 

1,121 

1,210 

1,166 

877 

670 

580 

1-37 

8,609 

1977 

21,985 

392 

317 

305 

503 

U78 

787 

969 

982 

638 

523 

297 

261 

6,1.52 

1978 

22,126 

293 

273 

325 

302 

771 

1,053 

1,17* 

1,1*6 

697 

7*3 

lilS 

301 

7,1*90 

1979 

22,222 

331 

281 

320 

U5U 

69* 

1,077 

1,18k 

1,052 

973 

551 

321 

3U1 

7,779 

1980 

22,350 

292 

332 

359 

520 

780 

1,075 

1,106 

1,09? 

931 

711 

IiJJj 

392 

8,031 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9f>cd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

^1/ 
gpcd- 

*W 

1970 

3.95 

78,136 

125 

117 

122 

227 

275 

1*22 

1.1.5 

1*83 

L63 

316 

165 

135 

275 

.308 

1971 

3.91* 

79,383 

127 

126 

11*1 

163 

192 

367 

1.65 

1*73 

1*78 

318 

209 

138 

267 

•  299 

1972 

3.93 

81,060 

135 

130 

168 

210 

293 

399 

1*79 

1.69 

U37 

271 

1*9 

115 

272 

.305 

1973 

3.92 

82  .602 

13U 

H* 

111. 

171 

313 

1*53 

1.96 

1*53 

375 

233 

166 

112 

261. 

.296 

1974 

3.91 

S3, "32 

12* 

129 

111. 

13* 

280 

i.36 

1.1.8 

1.1.0 

l>33 

339 

205 

126 

268 

.300 

1975 

3.91 

31*,05>< 

135 

1*9 

132 

138 

239 

1*52 

1*1*2 

U73 

U06 

282 

169 

119 

262 

.293 

1976 

3-8U 

83,508 

132 

170 

156 

211* 

329 

1.1.7 

1.67 

1*50 

350 

259 

232 

169 

282 

.316 

1977 

3.78 

33,103 

152 

136 

118 

202 

186 

316 

376 

381 

256 

203 

119 

101 

213 

.239 

1978 

3.72 

82 ,  309 

115 

118 

127 

122 

302 

1.26 

1.60 

1*1*9 

282 

291 

167 

118 

2*9 

.279 

1979 

3.66 

81,333 

131 

123 

127 

186 

355 

1.1.1 

1.70 

1*17 

399 

219 

132 

135 

262 

.293 

1980 

3.60 

30,500 

117 

1*2 

w, 

215 

313 

1*1*5 

k*3 

1.1*0 

386 

285 

180 

157. 

273 

.306 

IVERAGE 
1971- mo 

3.66 

31,381 

121 

128 

133 

171* 

323 

1*37 

1*58 

U35 

356 

265 

160 

137 

261 

.292 

1/     gpca 
2/     iipc« 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      0 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (cont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SACRAMENTO 


UNINCORPORATED 


MYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


ARVIN    WATER   COMPANY 


PRIVATE    WATER    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 , 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-.  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

other        Unincorporated 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

2,877 

36.2 

31.. 5 

51.5 

7*. 3 

107.1 

111.7 

138.6 

122.9 

99.1 

65.7 

35.5 

3*.6 

911-7 

1971 

3,102 

33.3 

31.9 

1.2.1 

*8.1 

90.5 

lilt. 9 

138.8 

132.0 

102.1 

68.2 

60.2 

28.1. 

890.5 

1972 

3,218 

*1.2 

39-0 

59.9 

6*. 6 

106.7 

128.5 

11.6.1. 

135.6 

9ll.lt 

1.8.8 

1.1.8 

1.3.7 

950.6 

1973 

3.311 

142.8 

36.9 

1.6.3 

71.3 

123.lt 

13I1.I1 

11.9.8 

131.. 2 

93.0 

56.3 

1.0.2 

1.0. 3 

968.9 

1974 

3,*07 

1.0.8 

38.2 

1.3.3 

53.2 

117.8 

13lt.lt 

129.6 

137.1 

111.8 

81.7 

1.5.1 

*3.8 

976.8 

1975 

3,*77 

1.2.8 

38.0 

1.3.9 

52.2 

111.. 2 

132.9 

1*1.6 

125.3 

111.3 

62.5 

ltli.2 

1.5.3 

951.. 2 

1976 

3,522 

1*9.2 

**.5 

51.6 

6U. 9 

129.7 

135.7 

1*3.2 

108.6 

90.5 

80.3 

52.5 

51-9 

1,002.6 

1977 

3,609 

1.1.5 

36.3 

Ul.2 

65.9 

5U.li 

97.lt 

111.1 

103.9 

78.8 

62.6 

1.1.5 

36.6 

771.2 

1978 

3,631. 

36.0 

32.8 

38.* 

39.2 

93.0 

117.2 

133.5 

123.3 

85.lt 

80.7 

*6.6 

1.1.1 

867.2 

1979 

3,708 

38.8 

31.. 6 

1.1.6 

56.8 

102.4 

133.5 

131.2 

125.lt 

108.5 

67.1 

U2.U 

1.2.1. 

921*.  7 

1980 

3,733 

1.0.2 

51.-9 

78.5 

99.3 

128.0 

133.9 

118.2 

96.7 

63.3 

1.6.8 

39.7 

1.0.6 

91.0.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    *» 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

«pc»-' 

1970 

3.70 

10,659 

110 

116 

156 

232 

32i< 

3*9 

1.19 

372 

310 

199 

111 

105 

23* 

.262 

1971 

3.U8 

--,":> 

100 

106 

126 

1*9 

271 

355 

1.15 

395 

315 

201. 

186 

85 

226 

.253 

1972 

3.37 

10,855 

122 

121. 

178 

198 

317 

395 

1.35 

1.03 

290 

1*5 

128 

130 

239 

.268 

1973 

3.30 

10,911 

127 

121 

137 

218 

365 

1.11 

1.1.3 

397 

281. 

166 

123 

119 

2*3 

.272 

1974 

3.22 

10,967 

120 

121. 

127 

162 

3U6 

1.08 

381 

1.03 

3*0 

2*0 

137 

129 

2** 

.273 

1975 

3.17 

11,009 

125 

123 

129 

158 

335 

1.02 

Itl5 

367 

337 

183 

13* 

133 

237 

.265 

1976 

3.17 

11,165 

11.2 

137 

1*9 

19U 

375 

*05 

UHi 

311. 

270 

232 

157 

150 

2*5 

.27* 

1977 

3.17 

11,1.1.1 

117 

113 

116 

192 

153 

281. 

313 

293 

230 

177 

121 

103 

185 

.207 

1978 

3.17 

11,520 

101 

102 

108 

113 

260 

339 

371. 

3U5 

2*7 

226 

135 

115 

206 

.231 

1979 

3.17 

11,751. 

106 

105 

111. 

161 

281 

379 

360 

3l>  * 

308 

181. 

120 

116 

216 

.2*2 

1980 

3.17 

11,825 

110 

16<J 

211. 

280 

3I19 

377 

322 

261. 

178 

128 

112 

111 

217 

.2*3 

AVERAGE 
H7I-1MO 

3.17 

11,700 

106 

122 

1*5 

185 

297 

365 

352 

318 

2** 

179 

122 

11* 

213 

.239 

1/     oped 
V      tlpea 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION      Q 
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TABLE   3   (coMinu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


UNINCORPORATED,    EXCEPT   ISLETON 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 


SACRAMENTO 


CITIZENS   UTILITIES   COMPANY   OF   CALIFORNIA 


PRIVATE   WATER    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 
ItTO 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER         Unincorporated 

OTHER  WATER  SERVICE  AOENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallonn) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

192 

169 

171 

233 

31*6 

533 

602 

691 

632 

577 

320 

232 

l*,698 

1971 

193 

201 

201 

231 

206 

1.08 

601* 

756 

661 

569 

359 

269 

l*,658 

1972 

213 

229 

237 

302 

375 

589 

695 

768 

722 

566 

311 

250 

5.257 

1973 

2lt? 

269 

225 

21*7 

1*21 

685 

821. 

866 

729 

570 

362 

220 

5.667 

1974 

235 

231* 

228 

283 

336 

631 

766 

879 

781 

805 

520 

375 

6,073 

1975 

339 

270 

280 

21*8 

bOlt 

783 

978 

1,030 

965 

81.8 

505 

386 

7,036 

1976 

3U9 

381* 

1.21. 

532 

761. 

1J309 

1,091 

l,li*3 

91.6 

901 

762 

51*6 

8,851 

1977 

1*38 

1*78 

359 

31.3 

1*79 

526 

752 

851 

839 

711* 

5**8 

368 

6,695 

1978 

355 

337 

356 

359 

1*5 

861 

1,038 

1,252 

1071 

92U 

829 

507 

8,300 

1979 

29,]>99 

1*05 

361* 

369 

1*60 

581 

L,0l*5 

1,250 

1,296 

1,261. 

1,199 

761 

575 

9.569 

1980 

32,230 

1.67 

i.66 

511* 

1.98 

723 

1.01.3 

1,230 

1.398 

1,1*00 

1,213 

885 

715 

10,552 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    « 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

lecafc' 

1970 

56.707 

101 

106 

97 

137 

197 

313 

31*2 

393 

372 

328 

188 

132 

227 

.251. 

1971 

60,315 

103 

119 

108 

128 

110 

225 

323 

1*01* 

365 

30** 

198 

lul* 

212 

.237 

1972 

63,923 

107 

121. 

120 

157 

189 

307 

351 

388 

376 

286 

162 

126 

225 

.252 

1973 

67,531 

119 

11.2 

107 

122 

201 

338 

391* 

UiU 

360 

272 

179 

105 

230 

.258 

1974 

71,139 

107 

117 

103 

133 

152 

2'Jh 

3'.7 

399 

366 

365 

21*1* 

170 

231* 

.262 

1975 

71*, 71*7 

li*6 

129 

121 

111 

171* 

31*9 

1*22 

1*1*5 

1*30 

366 

225 

167 

258 

.289 

1976 

81,883 

137 

162 

167 

217 

301 

1.11 

1.30 

1*50 

385 

355 

310 

215 

295 

•  330 

1977 

89,019 

159 

192 

130 

128 

171* 

J97 

273 

308 

31'- 

259 

205 

133 

206 

.231 

1978 

96,155 

119 

125 

119 

121* 

139 

298 

31*8 

1*20 

371 

309 

287 

HO 

236 

.261. 

1979 

3.50 

.    103,291 

126 

126 

115 

11.8 

181 

337 

390 

1*05 

1*08 

371. 

2U6 

180 

251. 

.281. 

1980 

3.1*3 

110,1*27 

136 

lU6 

150 

150 

211 

315 

359 

U08 

1*23 

351* 

267 

209 

261 

.292 

AVERAGE 
1«7(-KW 

3.50 

103,291 

127 

132 

128 

lUl 

177 

317 

366 

1.11 

1.01 

31*6 

267 

186 

250 

.281* 

1/       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

1/       alpc«      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLATlRATE      □  COMBINATION       JQ 
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TABLE   3   (contixu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


UNINCORPORATED 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


DEL  PASO  MANOR  COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY  WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 
'"" 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

other        Un  i  ncorporat  ed 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1,725 

1.2.5 

22.2 

22.7 

36.6 

61.. 9 

93.9 

9>.. 9 

87.3 

59.2 

30.1 

25.1. 

17.6 

597.3 

1972 

l,Tk* 

18.0 

18.0 

21.. 8 

29.0 

51*. 9 

87.2 

9l«. 0 

83.1 

1.2.5 

22.2 

22.9 

23.1 

519.7 

1973 

1,751 

27.6 

18. U 

30.L 

31.. 5 

77.5 

96.0 

89.1. 

75.8 

37.0 

27.6 

21.2 

21.0 

556.1. 

1974 

1,758 

22.0 

23.3 

2U.7 

1.6-8 

86.2 

65.2 

86.2 

85.8 

55.6 

33.7 

25.2 

22.1 

576.8 

1975 

1,759 

21.9 

20.9 

2U.9 

1.3.2 

70.6 

78.1 

91.3 

70.3 

62.8 

26.8 

23.2 

21.8 

555.8 

1976 

1,767 

29.7 

23. 1. 

35-9 

1.8.1. 

69.1. 

89.1. 

70.2 

60.2 

1.7.1 

1.0.3 

29.6 

25.7 

569.3 

1977 

1,778 

19.3 

18.7 

27.3 

3k.  3 

1.2.9 

61. .  0 

70.5 

9I4 .  U 

68.7 

1.7.6 

1.1.7 

26.3 

557.7 

1978 

1,778 

15.8 

1U.1 

19.6 

29-8 

58.2 

55.8 

69.7 

59.1 

1.9.8 

39.9 

21.9 

19.2 

1.72.9 

1979 

1,780 

19.2 

16.6 

25.1. 

18.5 

1.0.9 

73.2 

Eo.8 

73.9 

59.3 

1.9.2 

23.2 

20.1 

500.3 

1980 

1.T85 

21.5 

21.2 

17.1 

27.1. 

1.1.9 

61..  5 

66.2 

79-9 

69.2 

50.1 

33.5 

25.6 

518.1 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpca- 

«lpe»-' 

1970 

1971 

2.61 

1«,502 

305 

176 

163 

271 

1.65 

695 

680 

626 

1.38 

216 

188 

126 

363 

.1.07 

1972 

2.66 

k,639 

125 

131. 

172 

208 

382 

627 

651. 

578 

305 

15k 

165 

161 

306 

.31.3 

1973 

2.71 

k,7k5 

188 

138 

207 

21.2 

527 

671. 

608 

515 

260 

188 

1U9 

143 

321 

.360 

1974 

2.75 

k,835 

lk7 

172 

165 

323 

575 

I<50 

575 

572 

383 

225 

171. 

11.7 

327 

.366 

197  5 

2.30 

'.,930 

U.3 

151 

163 

292 

1.62 

528 

597 

1.60 

1.25 

175 

157 

Ik  3 

309 

.31.6 

1976 

2.83 

5,001 

192 

161 

232 

323 

MS 

596 

1.53 

388 

311. 

260 

197 

166 

311 

.31.8 

1977 

2.86 

5,085 

122 

131 

173 

225 

272 

1.20 

1.1.7 

599 

1.50 

302 

273 

180 

300 

.336 

1978 

2. 8o 

5,138 

99 

98 

123 

193 

365 

362 

563 

371 

323 

251 

11.2 

121 

252 

.282 

1979 

2.91 

.     5,179 

120 

111. 

158 

119 

255 

1.71 

503 

1.60 

302 

306 

IL9 

125 

265 

.297 

1980 

2.91. 

5,253 

132 

139 

105 

17". 

257 

U09 

U07 

1.91 

U39 

306 

213 

157 

269 

.301 

AVERAGE 

1l7t-1MO 

2.91 

5,190 

117 

117 

129 

162 

292 

UlU 

1.91 

kill 

381 

288 

168 

13k 

262 

.293 

y       gpea      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       (Ipca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

10—77656 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SACRAMENTO 


SACRA  "IENTO 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE* 


SACRAMENTO 


SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER 

Typ.        MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,970_£ILi£5 

,o.n         275,711 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Lj 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Arcade  Water   District    -  .  ■ 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

77,529 

1,323 

1,232 

1,531 

1,886 

2,185 

3,256 

3,810 

3,859 

3,170 

2,159 

1,608 

1,319 

27,368 

1972 

78.896 

1,296 

1,272 

1,901 

1,937 

3,010 

3,113 

3,968 

3,910 

2,795 

1,616 

1,396 

1,163 

28,010 

1973 

79,101 

1,386 

1,256 

'1,117 

2,196 

3,213 

3,735 

3,976 

3,735 

2,751 

1,902 

1,328 

1,256 

28,181 

1974 

79,236 

1,297 

1,206 

1,316 

1,689 

2,896 

3,331 

3,175 

3,626 

3,159 

2,333 

1,315 

1,232 

26,905 

1975 

80,716 

1,156 

1,190 

1,369 

1,682 

3,008 

3,663 

3,797 

3,609 

3,352 

2,163 

1,130 

1,376 

27,795 

1976 

83,618 

1,385 

1,329 

1,765 

2,051 

3,217 

3,616 

3,735 

3,281 

2,827 

2,500 

1,335 

1,605 

28,712 

1977 

83,9«i. 

1,365 

1,171 

1,511 

2,012 

1,871 

2,821 

3,213 

2,377 

2,501 

2,156 

1,522 

1,336 

23,865 

1978 

66,900 

1,350 

1,209 

1,121 

1,128 

2,715 

3,568 

3,911 

3,817 

2,806 

2,518 

1,685 

1,115 

27,966 

1979 

90,96'. 

1,331 

1,280 

1,113 

1,750 

2,883 

3,893 

3,879 

3,913 

3,123 

2,321 

1,573 

1,519 

29,208 

1980 

93,181 

1,182 

1,312 

1,567 

2,013 

2,795 

3,127 

1,059 

3,9H 

3,395 

2,279 

1,961 

1,631 

29,928 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcO- 

«1p«- 

1970 

1971 

3.35 

259,722 

161 

169 

190 

212 

271 

118 

1.73 

179 

107 

268 

206 

168 

289 

.321 

1972 

3.  ■ 

261,935 

160 

167 

231 

216 

371 

138 

159 

1.82 

356 

203 

178 

180 

292 

.327 

1973 

3.29 

260,212 

172 

172 

176 

281 

102 

178 

193 

163 

352 

236 

170 

156 

297 

.333 

1974 

3.26 

258,309 

162 

167 

168 

218 

362 

130 

1.3U 

153 

108 

291 

170 

151 

285 

.319 

1975 

3.23 

260,713 

113 

163 

169 

215 

372 

168 

170 

UU7 

129 

268 

183 

170 

292 

.327 

1976 

3.18 

265,905 

168 

172 

211 

257 

391 

157 

153 

398 

351 

303 

167 

195 

295 

.330 

1977 

3.13 

262,715 

168 

160 

186 

255 

230 

358 

391 

292 

317 

265 

193 

161 

219 

.279 

1978 

3.07 

266,783 

163 

162 

172 

178 

328 

kh6 

177 

165 

351 

308 

211 

175 

287 

.321 

1979 

3.02 

271,711 

156 

166 

169 

212 

339 

172 

155 

159 

115 

273 

191 

178 

291 

.326 

1980 

2.97 

277,600 

172 

167 

182 

215 

325 

1.12 

172 

158 

108 

265 

236 

190 

295 

.330 

AVERAGE 

1971-  19M 

3.02 

273,031 

161. 

165 

171 

212 

331 

1.1.3 

168 

1.61 

391 

282 

213 

181 

291 

.326 

1/     gpca 
2/     «'pc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       (J) 
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TABLE     3    (conl.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


COUNTY  SAN    BENITO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL    COAST 


WATER  SUPPLIER 


T»p.  MUNICIPAL   WATER    DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

-™      7,663 

IMP    11.625 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  ^_^_^^^_^_^_^^^^^^^_____ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Sunnyslope  Water  Company 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2.U9U 

23 

23 

33 

35 

1.8 

*5 

51 

51 

51 

36 

26 

25 

kk7 

1971 

2,515 

25 

25 

27 

31 

36 

«v 

52 

65 

1.8 

38 

30 

29 

1-53 

1972 

2,500 

25 

25 

38 

39 

1.8 

I16 

66 

79 

56 

35 

21. 

25 

508 

1973 

2,14  89 

26 

28 

27 

38 

1.8 

51. 

53 

66 

1.8 

38 

30 

25 

1.75 

1974 

2,53* 

25 

25 

38 

39 

1.8 

1.8 

61. 

7* 

78 

52 

3* 

28 

553 

1975 

2.63k 

33 

27 

37 

39 

53 

59 

67 

90 

9I1 

69 

36 

35 

639 

1976 

2,675 

37 

J5 

w 

1.6 

61 

66 

69 

93 

67 

kk 

37 

36 

633 

1977 

2,657 

31 

32 

35 

»3 

38 

1.5 

65 

76 

63 

61. 

kk 

1.2 

578 

1978 

2,765 

k2 

39 

»5 

kl 

61 

62 

67 

110 

105 

71. 

57 

53 

756 

1979 

2,959 

•3 

142 

uo 

57 

70 

50 

81 

101 

103 

67 

55 

57 

766 

1980 

3/ 

».01S 

59 

53 

56 

1*8 

56 

69 

79 

93 

88 

76 

76 

50 

803 

YEAR 

OF 

RECORD 

•ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

At 

gpcd- 

«**»£' 

1970   k 

3.073 

7,700 

96 

107 

138 

152 

201 

195 

21k 

21k 

221 

151 

113 

105 

159 

.178 

1971 

3.062 

7,700 

105 

116 

113 

13k 

151 

203 

218 

272 

208 

159 

130 

121 

161 

.180 

1972 

3.080 

7,700 

105 

112 

159 

169 

201 

208 

276 

331 

2k  2 

1*7 

10k 

105 

180 

.202 

1973 

3.053 

7,600 

110 

103 

115 

167 

20  k 

237 

225 

280 

211 

161 

132 

106 

171 

.192 

1974 

3.078 

7,800 

103 

Ilk 

157 

167 

199 

205 

265 

306 

333 

215 

1*5 

116 

19k 

.217 

1975 

3.075 

8,100 

131 

119 

lk7 

160 

211 

2k3 

267 

358 

387 

275 

1*8 

139 

216 

.2k2 

1976 

3.065 

8,200 

1*6 

lk7 

165 

187 

2k0 

268 

271 

366 

272 

173 

150 

1*2 

211 

.236 

1977 

3.086 

8,200 

122 

139 

138 

175 

lk9 

183 

256 

299 

256 

252 

179 

165 

193 

.216 

1978 

3.07k 

8,500 

159 

16k 

171 

161 

231 

2k  3 

25k 

*17 

kl2 

281 

22k 

201 

2kk 

.273 

1979 

3.075 

9,100 

152 

165 

1*2 

209 

2k8 

133 

287 

358 

377 

238 

201 

202 

231 

.259 

1980 

2.395 

11.60C 

16k 

158    - 

156 

138 

156 

196 

220 

259 

253 

211 

218 

139 

189 

.212 

AVERAGE 

1»7t-!»»0 

3.015 

9,733 

158 

162 

156 

169 

212 

208 

25k 

3k5 

3k7 

2k  3 

21k 

181 

221 

.2k8 

y      gpcd     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpci      -    ACRE-FEE  t  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  ANNEXED  LARGE  TRACT 

kj    1970  DIFFERS  FROM  BULLETIN  166-2  BECAUSE  IT  WAS  DETERMINED  THAT 
THE  POPULATION  SERVED  OUTSIDE  OF  THE  CITY  BOUNDARY  WAS  EQUIVALENT 
TO  THAT  SERVED  INSIDE  THE  CITY  BY  A  PRIVATE  WATER  COMPANY 


FLAT  RATE  □       COMBINATION   Q 
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TABLE     3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  BERNARDINO 


HYDROLOGIC  STUDY  AREA 


SOUTH  LAHONTON 


WATER  SUPPLIER 
Type  


SOUTHERN  CALIFORNIA  WATER  COMPANY  (BARSTOW  SYSTEM) 
COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970    ".*" 

.„.„    17.690 

1980  ________^^__^_ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY ;  .  CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE E] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (SJ  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

5,215 

85.9 

102.8 

131.8 

161.8 

220.5 

257.5 

296.0 

289.3 

219.1 

166.4 

121.4 

90.7 

2,143.2 

1971 

5,213 

93.5 

93.6 

128.4 

149.8 

174.3 

229.9 

276.5 

280.5 

217.7 

149.3 

108.4 

88.1 

1,990.0 

1972 

5,216 

90.1 

104.2 

160.0 

172.2 

209.7 

216.4 

296.9 

265.4 

199.0 

137.2 

89.1 

82.7 

2,022.9 

1973 

5,257 

83.5 

77.3 

100.6 

158.3 

214.7 

254.7 

301.7 

277.2 

221.5 

177.2 

115.6 

104.3 

2.086.6 

1974 

5,332 

81.8 

127.0 

150.0 

175.6 

203.4 

286.5 

309.8 

296.8 

270.6 

181.9 

138.4 

97.4 

2.319.2 

1975 

5,418 

96.9 

96.9 

140.9 

164.8 

237.1 

280.8 

312.6 

310.4 

230.0 

180.5 

129.4 

110.8 

2,291.1 

1976 

5,589 

113.0 

105.6 

137.6 

170.0 

238.0 

275.3 

321.7 

282.1 

187.8 

168.2 

121.4 

102.0 

2,222.7 

1977 

5,696 

90.3 

96.4 

122.4 

171.7 

175.1 

255.9 

326.1 

265.7 

237.4 

190.3 

137.3 

110.3 

2,178.9 

1978 

6,954  H 

85.5 

105.6 

139.7 

181.1 

282.7 

359.5 

428.1 

392.4 

306.3 

275.9 

176.2 

126.7 

2.859.7 

1979 

7,107 

94.2 

90.9 

124.4 

197.7 

280.6 

316.2 

342.4 

288.9 

297.6 

224.7 

148.0 

123.6 

2.529.2 

1980 

7,200 

109.6 

106.0 

119.6 

186.1 

219.1 

303.8 

357.4 

374.1 

273.2 

236.5 

169.5 

131.2 

2,586.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pca-/ 

mJf 

1970 

3.88 

t_201222 

137 

182 

210 

267 

352 

424 

472 

461 

361 

265 

200 

145 

290 

.325 

1971 

4.06 

21,165 

143 

158 

196 

236 

266 

362 

421 

428 

343 

228 

171 

134 

258 

.289 

1972 

4.01 

20,916 

139 

172 

247 

274 

323 

345 

458 

409 

317 

212 

142 

128 

264 

.296 

1973 

3.95 

20,765 

130 

133 

156 

254 

334 

409 

469 

423 

356 

275 

186 

162 

275 

.308 

1974 

3.89 

20,768 

127 

218 

233 

282 

316 

460 

481 

461 

434 

283 

222 

151 

306 

.343 

1975 

3.84 

20,805 

150 

166 

218 

264 

368 

450 

485 

481 

369 

280 

207 

172 

302 

.338 

1976 

3.78 

21,154 

172 

172 

210 

268 

363 

434 

491 

4  30 

296 

256 

191 

156 

287 

.321 

1977 

3.73 

21,218 

137 

162 

186 

270 

266 

402 

496 

404 

373 

289 

216 

168 

281 

.315 

1978 

3.66 

3/ 
25,452   - 

108 

148 

177 

237 

358 

471 

543 

497 

401 

350 

231 

161 

308 

.345 

1979 

3.62 

25,727 

118 

126 

156 

256 

352 

410 

429 

362 

386 

282 

192 

155 

269 

.301 

1980 

3.56 

25,661 

138 

142 

150 

242 

275 

395 

449 

470 

355 

297 

220 

165 

275 

.308 

AVERAGE 

1»7a-t9a0 

3.61 

25,613 

121 

139 

161 

245 

328 

425 

474 

443 

381 

310 

214 

160 

284 

.318 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/      alpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      INCREASE  DUE   TO  ANNEXATION  OF  MILITARY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION      g] 
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TABLE   3  (continu.d) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN    BERNARDINO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

64.118 

1980 88.870 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Cnramonga    Co.    W.D. 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ALIO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

17,183 

225.6 

296.3 

341.2 

444.1 

575.5 

586.0 

740.4 

725.9 

620.1 

458.2 

365.9 

258.5 

5,667.7 

1971 

17,477 

286.2 

295.7 

406.8 

442.2 

493.0 

607.1 

682.8 

691.7 

610.6 

534.0 

398.8 

316.5 

5,765.4 

1972 

17,619 

338.8 

392.6 

518.2 

555.3 

631.0 

631.1 

773.7 

710.0 

587.3 

471.6 

342.5 

357.7 

6,309.8 

1973 

17,755 

323.8 

274.9 

302.6 

448.9 

554.6 

728.7 

749.8 

742.2 

564.8 

585.4 

379.0 

349.0 

6,003.7 

1974 

18,457 

294.5 

350.2 

320.8 

472.3 

584.6 

690.1 

775.3 

693.8 

651.9 

484.3 

383.7 

305.4 

6,006.9 

1975 

19,500 

338.1 

231.6 

301.6 

319.4 

526.9 

591.2 

686.8 

660.8 

612.5 

481.2 

414.9 

355.7 

5,520.7 

1976 

19,600 

426.3 

313.1 

395.8 

406.8 

584.4 

683.5 

717.1 

617.8 

458.9 

512.0 

452.2 

446.0 

6,013.9 

1977 

20,114 

331.8 

371.7 

402.6 

485.2 

403.7 

475.9 

490.8 

502.6 

530.9 

508.8 

424.6 

332.4 

5,261.0 

1976 

20,552 

397.6 

255.2 

309.5 

312.2 

626.3 

567.8 

864.5 

807.2 

585.3 

596.2 

406.7 

354.1 

6,082.6 

1979 

22,575 

339.4 

296.8 

332.7 

483.9 

596.8 

836.2 

912.1 

772.9 

890.1 

585.1 

458.0 

471.8 

6,975.8 

1960 

24,822 

369.1 

371.0 

393.9 

608.4 

630.9 

809.0 

982.6 

1007.5 

763.8 

732.5 

593.2 

495.0 

7,756.9 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

opcd- 

•Ipc*.-' 

1970 

3.74 

64,318 

129 

165 

172 

231 

289 

305 

372 

365 

322 

230 

190 

130 

242 

.270 

1971 

3.71 

64,861 

142 

163 

202 

227 

245 

312 

340 

344 

314 

266 

205 

157 

244 

.273 

1972 

3.63 

63,930 

171 

212 

261 

290 

318 

329 

390 

358 

306 

238 

179 

180 

270 

.303 

1973 

3.58 

63,484 

165 

155 

154 

236 

282 

383 

381 

377 

297 

297 

199 

177 

259 

.290 

1974 

3.38 

62,330 

152 

201 

166 

253 

303 

369 

401 

359 

349 

251 

205 

158 

264 

.296 

197S 

3.27 

63,782 

171 

130 

153 

167 

266 

309 

347 

334 

320 

243 

217 

180 

237 

.266 

1976 

3.39 

66,470 

207 

162 

192 

204 

284 

343 

348 

300 

230 

249 

227 

217 

247 

.277 

1977 

3.50 

70,353 

152 

189 

185 

230 

185 

225 

225 

230 

252 

233 

201 

152 

205 

.230 

1978 

3.55 

72,887 

176 

125 

137 

143 

277 

260 

383 

357 

268 

264 

186 

157 

229 

.256 

1979 

3.51 

,79,351 

138 

134 

135 

203 

243 

351 

371 

314 

374 

2  38 

192 

192 

241 

.270 

1960 

3.48 

86,361 

138 

148 

147 

235 

236 

312 

367 

376 

295 

274 

229 

185 

245 

.274 

AVERAGE 

1I7I-19M 

3.51 

79,533 

151 

136 

140 

194 

252 

308 

374 

349 

312 

259 

202 

178 

238 

.267 

1/     gpcd 
J/     iipci 


GALLONS  PER  CAPITA 
ACRE-f  EET  PER  CAPI 


PER  DAY 
TA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3   (contim»d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  BERNARDINO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Type  „^^^_ 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1.70_*i255_ 

1980 43.6T) 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

11,261 

9,721 

237 

279 

258 

350 

429 

489 

609 

570 

452 

327 

309 

230 

4,539 

1971 

11,441 

9,889 

251 

241 

352 

379 

372 

535 

681 

681 

554 

417 

301 

229 

4,993 

1972 

260 

289 

396 

523 

530 

541 

729 

836 

535 

373 

270 

226 

5,508 

1973 

13,030 

11,421 

215 

192 

216 

370 

584 

733 

756 

711 

552 

557 

436 

404 

5,726 

1974 

13,031 

11,421 

348 

323 

313 

477 

621 

717 

721 

694 

626 

436 

334 

252 

5,862 

1975 

13,085 

11,421 

248 

178 

200 

214 

453 

519 

645 

632 

546 

387 

310 

208 

4,540 

1976 

13,763 

11,995 

307 

195 

241 

274 

485 

619 

619 

611 

306 

327 

307 

309 

4,600 

1977 

13,968 

12,195 

201 

245 

248 

354 

262 

466 

635 

532 

493 

426 

347 

284 

4,493 

1978 

163 

141 

161 

179 

476 

1100 

704 

599 

472 

511 

26] 

210 

4,977 

1979 

14,769 

12,727 

170 

163 

173 

337 

429 

657 

767 

722 

715 

454 

390 

369 

5,346 

1980 

15,562 

13,484 

202 

198 

208 

368 

392 

685 

849 

726 

584 

580 

467 

429 

5,688 

YEAR 

OF 

RECORD 

=ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

«tpc»-' 

1970 

3.74 

42,060 

182 

237 

198 

277 

329 

388 

467 

437 

358 

251 

245 

176 

296 

.332 

1971 

3.68 

42,103 

192 

204 

270 

300 

285 

424 

522 

522 

439 

319 

238 

175 

325 

.364 

1972 

44,395 

189 

224 

288 

393 

385 

406 

530 

607 

402 

271 

203 

164 

339 

.380 

1973 

3.58 

46,687 

149 

147 

149 

264 

404 

523 

522 

491 

394 

385 

311 

279 

336 

.376 

1974 

3.54 

46,104 

243 

250 

219 

345 

435 

518 

504 

486 

453 

305 

241 

176 

348 

.390 

1975 

3.49 

45,641 

175 

139 

141 

156 

320 

379 

456 

447 

399 

274 

226 

147 

273 

.306 

1976 

3.45 

47,427 

209 

142 

164 

193 

330 

435 

421 

416 

215 

222 

216 

210 

265 

.297 

1977 

3.40 

47,542 

136 

184 

168 

248 

178 

327 

431 

361 

346 

289 

243 

193 

259 

.290 

1978 

48,140 

109 

105 

108 

124 

319 

762 

472 

401 

327 

342 

181 

141 

283 

.317 

1979 

3.30 

.48,738 

113 

119 

115 

230 

284 

449 

508 

478 

489 

300 

267 

244 

301 

.337 

1980 

3.24 

50,395 

129 

135 

133 

243 

251 

453 

543 

465 

386 

371 

309 

275 

308 

.345 

AVERAGE 

1Q7 1-1910 

49,091 

117 

120 

119 

199 

285 

555 

508 

448 

401 

338 

252 

220 

297 

.333 

1/     gpcd 
2/     «lpc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN   BERNARDINO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

28-370 

1980 35.615 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER ___ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
West    San    Bprnardlno   C.n.    W.D..    Fnntana  Water   C.n. 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

6,161 

6,159 

88.2 

98.9 

112.1 

144.9 

236.0 

226.9 

283.3 

277.3 

205.6 

169.6 

127.3 

83.6 

2,057.3 

1971 

6,386 

6,384 

95.2 

99.6 

131.4 

140.6 

187.5 

228.0 

280.1 

286.4 

222.0 

162.1 

125.4 

89.6 

2,047.9 

1972 

6,566 

6,565 

100.2 

117.5 

155.1 

202.1 

220.4 

236.0 

320.4 

263.6 

204.7 

155.0 

114.9 

105.3 

2,195.2 

1973 

6,662 

6,660 

98.3 

63.2 

81.5 

127.7 

190.8 

262.5 

300.1 

244.1 

195.9 

176.1 

116.9 

104.4 

1.961.5 

1974 

6,730 

6,730 

93.9 

103.8 

97.6 

149.5 

218.0 

245.0 

317.0 

265.7 

234.4 

158.0 

120.0 

104.1 

2,107.0 

1975 

6,694 

6,694 

112.1 

84.4 

90.7 

91.0 

180.3 

220.3 

306.7 

257.2 

227.8 

151.0 

131.0 

112.5 

1,965.0 

1976 

6,738 

6,738 

138.3 

103.3 

128.2 

134.8 

214.1 

273.7 

316.2 

272.6 

131.5 

141.7 

147.0 

136.1 

2,137.5 

1977 

6,749 

6,749 

110.4 

119.4 

117.6 

163.2 

132.7 

209.2 

283.1 

211.5 

164.4 

166.3 

139.2 

112.4 

1,929.4 

1978 

7,315 

7,315 

89.2 

82.1 

91.8 

97.1 

195.9 

254.5 

319.4 

251.4 

205.9 

195.7 

119.4 

113.5 

2,015.9 

1979 

7,888 

7,887 

83.1 

89.6 

98.7 

149.0 

198.3 

280.1 

305.2 

262.6 

261.2 

177.4 

135.2 

167.7 

2,208.1 

1980 

8,246 

8,243 

118.3 

101.8 

116.1 

159.4 

155.9 

287.2 

359.9 

306.2 

242.9 

177.0 

180.9 

153.8 

2,359.4 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    U 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpcd- 

Mpc»-' 

1970 

3.60 

22,165 

128 

159 

163 

218 

343 

341 

412 

404 

309 

247 

191 

122 

254 

.285 

1971 

3.52 

22,485 

137 

158 

189 

208 

269 

338 

402 

411 

329 

233 

186 

129 

250 

.280 

1972 

3.44 

22,568 

143 

180 

222 

299 

315 

349 

458 

377 

302 

222 

170 

151 

266 

.298 

1973 

3.40 

22,651 

140 

100 

116 

188 

272 

386 

427 

348 

288 

251 

172 

149 

237 

.266 

1974 

3.38 

22,750 

133 

163 

138 

219 

309 

359 

449 

377 

343 

224 

176 

148 

254 

.284 

1975 

3.43 

22,947 

158 

131 

128 

132 

253 

320 

431 

362 

331 

212 

190 

158 

235 

.263 

1976 

3.43 

23,145 

193 

154 

179 

194 

298 

394 

441 

380 

189 

197 

212 

190 

252 

.282 

1977 

3.46 

23,342 

153 

183 

163 

233 

183 

299 

391 

292 

235 

230 

199 

155 

226 

.253 

1978 

3.22 

23,540 

122 

125 

126 

137 

268 

360 

438 

345 

292 

268 

169 

156 

235 

.263 

1979 

3.01 

23,737 

113 

135 

134 

209 

269 

393 

415 

357 

367 

241 

190 

228 

255 

.286 

1980 

2.95 

24,  (11 

157 

144 

154 

219 

207 

394 

478 

406 

333 

235 

248 

204 

265 

.297 

AVERAGE 

1971-UM 

3.06 

23,863 

131 

135 

138 

188 

248 

382 

444 

369 

331 

248 

202 

196 

252 

282 

y     gpca 

2/      Xpca 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 


Ml 


TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN    BERNARDINO 


SAN    BERNARDINO 


CITY  CENSUS  POPULATION 
1970  . 
1980. 


106,869 

118,057 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


SAN    BERNARDINO 


WATER  SUPPLIER 
Tyo«  


SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE  . 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    , 

OTHER  


□ 
.0 
.□ 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

E.  San  Bernardino  CWD,  S.  San  Bernardino  CWD, 
Valley  Farms,  and  Delson  Water  Co. 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION S>  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

29,683 

415.0 

441.5 

502.3 

674.7 

914.4 

986.1 

1227.9 

1171.9 

982.0 

740.3 

595.1 

389.7 

9.040.9 

1971 

29,996 

442.7 

451.3 

579.6 

624.4 

655.1 

968.0 

1168.6 

1200.4 

988.1 

718.9 

522.4 

431.0 

8.750.5 

1972 

30,441 

470.7 

558.6 

755.4 

815.7 

921.4 

958.5 

1250.1 

1108.5 

839.6 

536.5 

428.4 

449.1 

9.092.5 

1973 

30,498 

426.1 

359.6 

295.1 

499.6 

786.3 

954.2 

719.2 

971.7 

720.2 

669.4 

431.9 

360.8 

7,194.1 

1974 

30,666 

286.3 

385.6 

356.6 

576.6 

741.5 

1001.9 

758.0 

906.9 

861.0 

563.8 

414.4 

353.1 

7,205.7 

1975 

30,116 

505.0 

414.5 

448.1 

450.8 

821.8 

945.5 

1213.1 

1214.3 

994.2 

739.0 

603.9 

508.9 

8,859.1 

1976 

30,411 

567.1 

436.2 

570.1 

572.9 

826.8 

1035.8 

1128.4 

1063.7 

609.2 

687.6 

589.7 

583.4 

8,670.9 

1977 

31,613 

434.2 

486.9 

520.1 

667.3 

550.4 

856.8 

1111.5 

939.5 

841.6 

766.7 

634.5 

505.3 

8,314.8 

1978 

34,534 

426.4 

290.8 

341.8 

300.4 

449.5 

868.3 

1073.0 

1056.0 

889.1 

754.8 

656.0 

446.2 

7,552.3 

1979 

33,817 

422.3 

322.4 

338.8 

419.7 

527.3 

764.7 

1125.6 

1125.1 

995.7 

828.4 

553.6 

615.2 

8,038.8 

1980 

33,930 

512.0 

386.9 

375.5 

468.7 

546.6 

729.4 

1011.6 

1200.8 

995.4 

846.6 

821.3 

594.8 

8.489.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (9PCd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 
QPcd- 

•Jpc.2:' 

1970 

3.24 

96,101 

139 

164 

169 

234 

307 

342 

412 

393 

341 

248 

206 

131 

258 

.289 

1971 

3.24 

97,200 

147 

166 

192 

214 

217 

332 

388 

398 

339 

239 

179 

143 

247 

.277 

1972 

3.19 

96,960 

157 

199 

251 

280 

307 

330 

416 

369 

289 

178 

147 

149 

256 

.287 

1973 

3.17 

96,593 

142 

133 

99 

172 

263 

329 

240 

325 

249 

224 

149 

120 

204 

.229 

1974 

3.08 

94,490 

98 

146 

122 

203 

253 

353 

259 

310 

304 

192 

146 

121 

209 

.234 

1975 

3.11 

93,697 

174 

158 

154 

160 

283 

336 

418 

418 

354 

254 

215 

175 

259 

.290 

1976 

3.12 

94,845 

193 

159 

194 

201 

281 

364 

384 

362 

214 

234 

207 

198 

250 

.280 

1977 

3.03 

95,847 

146 

181 

175 

232 

185 

298 

374 

316 

293 

258 

221 

170 

238 

.267 

1978 

2.88 

99,308 

139 

105 

111 

101 

146 

291 

349 

343 

298 

245 

220 

145 

208 

.233 

1979 

3.00 

101,289 

134 

114 

108 

138 

168 

252 

358 

358 

328 

264 

182 

196 

217 

.243 

1980 

3.02 

102,325 

161 

130 

118 

153 

172 

238 

319 

379 

324 

267 

268 

188    , 

227 

.254 

AVERAGE 

1t7l-MtO 

2.97 

100,974 

145 

116 

112 

131 

162 

260 

342 

360 

317 

259 

223 

176 

217 

.243 

1/     gocd 
1/      ifpca 


-  GALLONS  PER  CAPITA 

-  ACRE-FEET  PER  CAPI 


PER  DAY 
TA  ANNUALLY 


FLAT  RATE     Q 


COMBINATION       Q 


1*12 


TABLE     3     (conl.nu.dl 

WATER  PRODUCTION.  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN    BERNARDINO 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 


MUNICIPAL    WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

«™        32'551 

1980 47i647 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

8,327 

8,272 

125.0 

148.5 

169.8 

221.4 

316.6 

285.8 

424.9 

377.1 

340.8 

249.9 

196.1 

112.1 

2,968.0 

1971 

8,624 

8,472 

133.2 

148.0 

185.9 

197.3 

230.9 

296.0 

385.4 

392.7 

318.1 

272.1 

192.7 

148.2 

2,900.5 

1972 

8,952 

8,784 

154.0 

192.9 

258.9 

287.1 

345.9 

360.7 

435.3 

396.3 

330.3 

251.4 

174.2 

162.7 

3,349.7 

1973 

9,275 

9,170 

149.1 

122.1 

124.3 

151.7 

289.2 

416.3 

445.6 

416.1 

320.0 

326.3 

215.6 

183.9 

3,160.2 

1974 

9,597 

9,359 

140.5 

188.3 

171.1 

278.0 

305.7 

413.7 

488.5 

436.5 

392.9 

286.6 

224.2 

186.2 

3,512.2 

1975 

9,920 

9,725 

200.9 

152.6 

159.6 

172.2 

330.2 

340.6 

442.5 

427.3 

403.8 

308.8 

279.3 

242.9 

3,460.7 

1976 

10,324 

10,135 

286.9 

194.6 

248.6 

263.6 

391.3 

510.5 

514.0 

508.0 

306.2 

350.2 

311.5 

242.5 

4,127.5 

1977 

11,002 

10,813 

182.6 

230.8 

210.3 

277.5 

243.9 

375.6 

465.3 

380.1 

375.1 

344.0 

285.5 

233.1, 

3,603.8 

1978 

11,801 

11,618 

153.1 

157.7 

171.7 

166.8 

393.6 

511.3 

556.2 

527.9 

428.5 

417.4 

244.1 

207.6 

3,935.9 

1979 

12,419 

12,230 

172.4 

159.3 

181.2 

296.5 

373.4 

534.7 

597.9 

556.9 

572.2 

386.1 

309.9 

315.7 

4,456.9 

1980 

12,672 

12,481 

219.9 

191.3 

215.1 

349.0 

323.9 

537.0 

695.7 

626.6 

517.8 

521.0 

451.0 

369.2 

5,017.5 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

gpca- 

imjt 

1970 

3.94 

32,771 

123 

162 

167 

225 

312 

291 

418 

371 

347 

246 

199 

110 

248 

.278 

1971 

3.92 

33,814 

127 

156 

177 

194 

220 

292 

368 

375 

314 

260 

190 

141 

235 

.263 

1972 

3.85 

34,490 

144 

193 

242 

277 

324 

349 

407 

371 

319 

235 

168 

152 

265 

.297 

1973 

3.85 

35,755 

135 

122 

112 

141 

261 

388 

402 

375 

298 

294 

201 

166 

242 

.271 

1974 

3.79 

36,395 

125 

185 

152 

255 

271 

379 

433 

387 

360 

254 

205 

165 

264 

.296 

1975 

3.82 

37,915 

171 

144 

136 

151 

281 

299 

376 

364 

355 

263 

246 

207 

250 

.280 

1976 

3.89 

40,171 

230 

167 

200 

219 

314 

424 

413 

408 

254 

281 

258 

195 

281 

.315 

1977 

3.86 

42,413 

139 

194 

160 

218 

186 

295 

354 

289 

295 

262 

224 

177 

233 

.261 

1978 

3.85 

45,375 

109 

124 

122 

123 

280 

376 

395 

375 

315 

297 

179 

148 

238 

.267 

1979 

3.87 

,  48,045 

116 

118 

122 

206 

251 

371 

401 

374 

397 

259 

215 

212 

254 

.285 

1980 

3.82 

48,377 

147 

136 

143 

240 

216 

370 

464 

418 

357 

347 

311 

246    , 

283 

.317 

AVERAGE 
1971-19 10 

3.85 

47,266 

124 

126 

129 

190 

249 

372 

420 

389 

356 

301 

235 

202 

258 

.289 

1/     OPea 

y    «ipci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       □ 


143 


TABLE     3     (continu.J) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN    BERNARDINO 


VICTORVILLE 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   LAHONTAN 


WATER  SUPPLIER 


VICTOR  VALLEY   COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY   WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

l»T0      10-8A3 

...«    i*t2» 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3,584 

3/ 

1,543.6 

1971 

1,681 

56.2 

83.6 

78.4 

112.4 

127.5 

172.4 

187.6 

210.8 

168.7 

115.3 

77.5 

55.2 

1,445.6 

1972 

3,794 

50.4 

70.7 

111.5 

123.4 

151.0 

176.2 

221.2 

200.8 

157.4 

89.3 

61.5 

56.1 

1,469.5 

1973 

3,876 

60.6 

54.7 

60.0 

109.6 

156.6 

226.3 

246.1 

197.1 

170.3 

143.0 

98.8 

67.4 

1,590.5 

1974 

3,940 

45.6 

63.2 

74.4 

117.6 

183.6 

208.8 

216.7 

213.8 

169.4 

121.4 

92.2 

59.2 

1,565.9 

1975 

3,992 

57.2 

75.6 

73.7 

97.7 

173.6 

192.8 

238.6 

212.7 

158.1 

131.4 

75.4 

69.1 

1,555.9 

1976 

3,874 

74.7 

58.2 

95.1 

126.9 

159.9 

198.4 

208.4 

171.7 

113.0 

95.4 

74.9 

70.0 

1,446.6 

1977 

3,998 

58.6 

66.6 

77.9 

114.7 

107.5 

165.7 

200.0 

172.0 

151.4 

119.8 

73.0 

60.4 

1,367.6 

1978 

4,630 

44.0 

64.4 

59.4 

82.1 

147.6 

183.1 

212.2 

197.5 

150.2 

125»2 

100.9 

68.9 

1,435.5 

1979 

5,115 

57.3 

60.6 

67.5 

104.5 

165.3 

180.8 

228.7 

217.4 

184.4 

147.1 

114.6 

73.5 

1,601.7 

1980 

5,368 

71.2 

60.8 

66.2 

117.5 

135.0 

218.2 

266.1 

245.0 

223.1 

192.0 

189.0 

105.1 

1,889.2 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 

gpcd- 

mJt 

1970 

12,285 

344 

.385 

1971 

3.37 

12,395 

146 

241 

204 

302 

332 

464 

488 

549 

454 

300 

208 

114 

320 

.358 

1972 

3.37 

12,786 

127 

191 

281 

322 

381 

459 

558 

507 

410 

225 

160 

142 

314 

.352 

1973 

3.34 

12,946 

151 

151 

150 

282 

390 

583 

613 

491 

438 

356 

254 

168 

337 

.377 

1974 

3.31 

13,061 

113 

173 

184 

300 

453 

533 

535 

528 

432 

300 

235 

146 

328 

.367 

1975 

3.26 

13.006 

142 

208 

183 

250 

431 

494 

592 

528 

405 

326 

193 

171 

328 

.367 

1976 

3.26 

12,621 

191 

159 

243 

335 

409 

524 

533 

439 

298 

244 

198 

179 

313 

.351 

1977 

3.23 

12,906 

146 

184 

195 

296 

269 

428 

500 

430 

391 

299 

189 

151 

290 

.325 

1978 

3.20 

14,816 

96 

155 

129 

185 

321 

412 

462 

430 

338 

273 

227 

150 

265 

.297 

1979 

3.17 

16,240 

114 

133 

134 

214 

328 

371 

454 

432 

378 

292 

235 

146 

270 

.302 

1980 

3.15 

16,895 

136 

124 

126 

232 

258 

431 

508 

468 

440 

367 

373 

201 

306 

.343 

AVERAGE 
1»7«-W«0 

3.17 

15,984 

115 

137 

130 

210 

302 

405 

475 

443 

385 

311 

278 

166 

280 

.314 

1/       8PCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/       alpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

1/     MONTHLY  DATA  NOT  AVAILABLE 


COMBINATION       £) 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUOY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typs  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■°™         36,792 

io.n         62.480 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE EG 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  __^_^_^___^______^^_ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
Valley   Center   MWD  and   Vista    Irrigation   District 


YEAR 

OF 
RECOHO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3/ 

1971 

10,249 

188.0 

189.5 

332.4 

234.7 

418.5 

567.7 

689.0 

733.1 

561.5 

286.7 

215.0 

127.7 

4,543.8 

1972 

12,222 

222.7 

315.6 

384.9 

460.9 

597.0 

588.6 

868.2 

969.5 

307.1 

147.1 

198.3 

166.8 

5,226.7 

1973 

13,937 

177.0 

145.8 

179.5 

396.6 

535.4 

714.1 

674.6 

679.1 

576.7 

659.8 

262.9 

160.2 

5,161.7 

1974 

14,134 

181.3 

395.9 

243.2 

498.2 

557.6 

807.0 

624.6 

580.5 

472.9 

339.5 

206.4 

168.4 

5,075.5 

1975 

14,484 

295.6 

163.2 

137.8 

120.7 

435.2 

508.5 

668.1 

689.0 

574.7 

489.2 

299.7 

159.4 

4,541.1 

197S 

15,709 

482.1 

253.2 

295.3 

324.3 

602.1 

775.6 

713.3 

724.2 

235.0 

310.8 

307.4 

308.8 

5,332.1 

1977 

16,179 

119.0 

152.8 

302.2 

412.6 

316.4 

531.1 

659.7 

511.1 

512.3 

445.8 

301.6 

186.4 

4,451.0 

1978 

17,687 

119.4 

121.1 

239.1 

273.7 

579.6 

901.2 

783.3 

783.9 

617.3 

607.8 

251.4 

113.3 

5,391.1 

1979 

18,665 

221.2 

191.7 

254.1 

487.1 

606.5 

951.4 

859.0 

830.7 

890.7 

528.7 

348.2 

407.6 

6,576.9 

1980 

19,580 

209.1 

115.8 

234.2 

500.2 

476.6 

927.1 

966.1 

951.5 

733.3 

626.0 

502.0 

293.2 

6,535.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 
gpcd- 

«ipc»- 

1970 

1971 

3.85 

39,460 

154 

172 

281 

198 

342 

480 

563 

599 

474 

234 

182 

104 

315 

.353 

1972 

3.91 

47,790 

150 

228 

260 

321 

403 

411 

586 

654 

214 

99 

138 

113 

299 

.335 

1973 

3.96 

55,190 

103 

94 

105 

240 

313 

431 

394 

397 

348 

386 

159 

94 

256 

.287 

1974 

4.01 

56,680 

103 

249 

138 

293 

317 

475 

355 

330 

278 

193 

121 

96 

245 

.274 

1975 

4.07 

58,950 

162 

99 

75 

68 

238 

288 

366 

377 

325 

268 

169 

87 

211 

.236 

1976 

4.12 

64,720 

240 

135 

147 

167 

300 

399 

356 

361 

121 

155 

158 

154 

225 

.252 

1977 

4.17 

67,470 

57 

81 

144 

204 

151 

262 

315 

244 

253 

213 

149 

89 

181 

.203 

1978 

4.22 

74,640 

52 

58 

103 

122 

250 

402 

339 

339 

276 

263 

112 

49 

198 

.222 

1979 

4.28 

79,890 

89 

86 

103 

203 

245 

397 

347 

335 

372 

213 

145 

165 

226 

.253 

1980 

4.33 

84,780 

80 

47 

89 

197 

181 

365 

368 

362 

288 

238 

197 

112  . 

211 

.236 

AVERAGE 
IITI-ltM 

4.28 

79,770 

74 

64 

98 

174 

225 

388 

351 

345 

312 

238 

151 

109 

212 

.237 

1/  gpcO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/  ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  DATA  NOT  AVAILABLE 

4/  DATA  FROM  THE  RINCON  DEL  DIABLO  MUNICIPAL  WATER  DISTRICT   INCLUDED. 


METERED       m 


FLAT  RATE     Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HVDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER 
Type  


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

*°>W 

75,600 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .  CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CrTY  ONLY     O 

OTHER  ^^_^^^__^^^_^^_^_^_____ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CfTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

9,268 

3/ 

3,748.3 

1971 

9,731 

189.8 

196.8 

268.0 

287.6 

328.7 

380.4 

453.3 

506.1 

434.7 

357.4 

303.7 

212.4 

3.918.9 

1972 

11,065 

212.9 

262.4 

309.3 

362.7 

415.9 

402.0 

488.2 

522.1 

413.3 

417.4 

235.8 

226.2 

4.268.2 

1973 

11.865 

209.6 

185.2 

175.6 

349.1 

414.3 

462.5 

488.5 

529.6 

471.3 

443.6 

306.0 

278.3 

4,313.0 

1974 

13,015 

223.4 

294.2 

257.4 

408.1 

490.1 

549.2 

619.5 

614.5 

525.2 

433.0 

348.5 

296.8 

5,059.9 

1975 

13,471 

329.2 

217.5 

246.6 

254.9 

440.6 

503.8 

669.0 

690.2 

639.4 

558.8 

422.5 

257.1 

5,229.6 

1976 

14,265 

379.1 

254.5 

336.4 

368.9 

500.5 

586.6 

621.6 

679.3 

443.1 

529.5 

455.0 

441.6 

5,596.1 

1977 

15,123 

281.2 

309.2 

354.3 

425.6 

381.0 

475.9 

620.8 

524.6 

517.2 

487.8 

447.7 

352.2 

5,177.5 

1978 

16,220 

236.2 

214.9 

253.4 

301.8 

593.8 

648.9 

705.4 

737.6 

609.9 

626.9 

354.5 

312.2 

5,595.5 

1979 

17,348 

273.1 

251.9 

291.4 

476.3 

627.1 

696.7 

780.1 

736.9 

782.2 

671.7 

496.2 

482.1 

6,565.7 

1980 

19,025 

318.6 

272.1 

306.9 

453.9 

520.3 

728.3 

861.4 

886.5 

764.3 

669.7 

658.6 

466.5 

6,907.1 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

w«V 

W 

1970 

40,494 

254 

.284 

1971 

4.30 

41,824 

146 

168 

207 

229 

254 

303 

350 

390 

346 

276 

242 

164 

257 

.288 

1972 

4.18 

46,204 

149 

196 

216 

262 

290 

290 

341 

365 

298 

291 

170 

158 

252 

.282 

1973 

4.23 

50,207 

135 

132 

113 

232 

266 

307 

314 

340 

313 

285 

203 

179 

235 

.263 

1974 

4.17 

54,335 

133 

193 

153 

250 

291 

337 

368 

365 

322 

257 

214 

176 

255 

.286 

1975 

4.13 

55,675 

191 

140 

143 

153 

255 

302 

388 

400 

383 

324 

253 

149 

257 

.288 

1976 

4.09 

58,385 

209 

150 

186 

211 

277 

335 

343 

375 

253 

293 

260 

244 

262 

.293 

1977 

4.05 

61,256 

148 

180 

187 

232 

201 

259 

327 

276 

281 

257 

244 

185 

232 

.260 

1978 

4.09 

66,372 

115 

116 

123 

152 

289 

326 

343 

358 

306 

305 

178 

152 

231 

.259 

1979 

4.12 

71,445 

123 

126 

132 

222 

283 

325 

352 

333 

365 

303 

232 

218 

252 

.282 

1980 

4.03 

76,698 

134 

122 

129 

197 

219 

317 

362 

373 

332 

282 

286 

196 

246 

.276 

AVERAGE 

1*71- taw 

4.08 

71,505 

124 

121 

128 

190 

264 

323 

352 

355 

334 

297 

232 

189 

243 

.272 

1/      gpcd     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      ilpct     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/      MONTHLY  DATA  NOT  AVAILABLE 


COMBINATION      □ 
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TABLE   3   (conti„u.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA        SOUTH   COASTAL    REGION 


WATER  SUPPLIER  

TyP*  MUNICIPAL   WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■""    697.471 

HW    «", 504 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  __^^__^_^__^_____^_^_^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!.* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1870 

2519.2 

2571.8 

2808.8 

3438.1 

4059.9 

3900.1 

4306.0 

4428.3 

4086.4 

3674.4 

3123.6 

2400.3 

41,316.9 

1971 

2736.2 

2636.0 

3348.4 

3410.8 

3444.4 

3928.2 

4541.3 

4794.9 

4243.6 

3694.7 

3219.4 

2631.9 

42,629.8 

1972 

2816.1 

3117.5 

3611.9 

3970.0 

4329.2 

3879.2 

5031.7 

5028.3 

3856.3 

3564.6 

2988.4 

2907.8 

45,101.0 

1973 

274?. 3 

2474.6 

2699.0 

3697.1 

4239.9 

4593.4 

4864.7 

4023.6 

4398.7 

4393.3 

3356.0 

3208.2 

45.690.8 

1974 

2920.9 

3273.0 

3276.8 

4185.8 

4596.8 

4977.7 

5510.0 

5337.4 

4892.5 

4340.7 

3443.2 

3312.6 

50,068.3 

1975 

3434.2 

2851.8 

3090.5 

3271.9 

4497.0 

4664.1 

5367.4 

5434.9 

4909.1 

4602.7 

3977.9 

3277.9 

49,379.4 

1976 

4249.8 

3224.1 

3868.4 

3860.5 

4711.4 

5429.9 

5424.4 

5687.7 

4189.1 

4651.4 

4033.6 

4235.3 

53,565.6 

1977 

3382.4 

3449.3 

3774.7 

4071.3 

3938.5 

4502.8 

5263.6 

4624.4 

4662.1 

4255.4 

4042.0 

3523.0 

49,498.5 

1978 

2980.9 

2723.5 

3087.8 

3429.4 

5001.5 

5601.4 

5884.6 

5741.0 

4865.0 

4735.2 

3605.6 

3417.5 

51,074.3 

1979 

3192.8 

2819.5 

3338.3 

4068.9 

4869.5 

5410.4 

5895.5 

5887.5 

5841.0 

4902.5 

4183.7 

4370.9 

54,807.3 

1980 

3517.5 

3163.1 

3497.7 

4161.0 

4171.9 

5680.6 

4519.1 

5880.3 

6120.8 

5323.3 

4822.5 

4103.5 

54,961.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

mmft 

1970 

697,761 

116 

132 

130 

164 

188 

186 

199 

205 

195 

170 

149 

111 

162 

.182 

1971 

692,905 

127 

136 

156 

164 

160 

189 

211 

223 

204 

172 

155 

123 

169 

.189 

1972 

732,005 

124 

147 

159 

181 

191 

177 

222 

222 

176 

157 

136 

128 

168 

.188 

1973 

752,375 

118 

117 

116 

164 

182 

204 

209 

215 

195 

188 

149 

138 

166 

.186 

1974 

768,906 

123 

152 

137 

181 

193 

216 

231 

224 

212 

182 

149 

139 

178 

.199 

1975 

779,229 

142 

131 

128 

140 

186 

200 

222 

225 

210 

191 

170 

136 

174 

.195 

1978 

786,698 

174 

141 

159 

164 

193 

230 

222 

233 

177 

191 

171 

174 

186 

.208 

1977 

807,004 

135 

153 

151 

168 

157 

186 

210 

185 

193 

170 

167 

141 

168 

.188 

1978 

823,493 

117 

118 

121 

139 

196 

227 

231 

225 

197 

185 

146 

134 

170 

.190 

1979 

846,461 

122 

119 

127 

160 

187 

213 

225 

224 

230 

187 

165 

167 

177 

.198 

1980 

875,396 

130 

125 

129 

158 

154 

216 

167 

217 

233 

196 

184 

151    , 

172 

.193 

AVERAOC 
ItTt-IMO 

848,450 

123 

121 

126 

152 

179 

219 

208 

222 

220 

189 

165 

151 

173 

.194 

1/     sped 
2/     tlpc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION 
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TABLE    3    (coMinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


CITY 


SOUTH  BAY  AREA 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA  SOUTH    COASTAL    REGION 

3/ 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


COMMERCIAL  WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

NA 
">™ 

1880         MA 
SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY .  .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY*  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  Chula   Vista,    Imperial   Beach,    Coronado 
National   City.    and  Unincorporated  San  Diego  Co. 
OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

45,766 

587.4 

603.8 

630.5 

791.7 

964.9 

993.9 

962.6 

981.6 

1087.9 

869.5 

755.0 

543.7 

9,772.5 

1971 

47,453 

635.1 

610.4 

818.3 

815.1 

842.9 

1026.1 

1144.3 

1176.3 

1086.3 

911.9 

725.8 

620.2 

10,412.7 

1972 

48,888 

689.3 

642.6 

866.7 

974.0 

1031.4 

1053.6 

1211.2 

1272.4 

1003.9 

769.2 

830.0 

681.5 

11,025.8 

1973 

50,244 

649.3 

585.1 

615.7 

901.1 

956.4 

1201.9 

1228.1 

1258.2 

1073.6 

1059.3 

746.0 

704.5 

10,979.2 

1974 

51,496 

650.0 

755.7 

757.9 

1021.5 

1133.6 

1326.6 

1256.8 

1297.7 

1191.0 

1074.9 

808.6 

785.7 

12,060.0 

1975 

52,9.50 

774.1 

742.7 

655.0 

808.0 

1143.4 

1247.3 

1398.0 

1534.0 

1279.1 

960.8 

1004.1 

860.0 

12,406.5 

1976 

55,697 

881.6 

797.7 

749.4 

873.1 

999.6 

1212.9 

1237.0 

1413.4 

1283.7 

1088.3 

910.3 

964.3 

12,411.3 

1977 

58,057 

810.3 

799.3 

888.3 

972.0 

838.3 

1127.6 

1187.5 

1082.6 

1199.5 

937.6 

864.3 

823.8 

11,531.1 

1978 

60,231 

786.2 

589.0 

718.3 

770.7 

1017.9 

1428.8 

1601.6 

1643.0 

1442.4 

1241.8 

973.1 

871.6 

13,084.4 

1979 

61,865 

776.1 

650.3 

760.6 

803.8 

978.8 

1322.8 

1334.5 

1424.9 

1444.5 

1140.6 

1059.4 

1077.9 

12,774.2 

1980 

62,892 

889.5 

845.9 

812.5 

879.7 

993.1 

1276.1 

1368.0 

1588.6 

1485.9 

1349.2 

1209.0 

1015.4 

13,712.9 

YEAH 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mm? 

1970 

4.53 

207,320 

91 

104 

98 

127 

150 

160 

150 

153 

175 

135 

121 

85 

129 

.145 

1971 

4.34 

205,946 

99 

106 

128 

132 

132 

166 

179 

184 

176 

143 

117 

97 

139 

.156 

1972 

4.28 

209,241 

106 

106 

134 

155 

159 

168 

187 

196 

160 

119 

132 

105 

144 

.161 

1973 

4.25 

213,537 

98 

98 

93 

141 

144 

188 

186 

190 

168 

160 

116 

106 

141 

.158 

1974 

4.37 

225,037 

93 

120 

109 

151 

162 

197 

180 

186 

176 

154 

120 

113 

147 

.165 

1975 

4.39 

232,451 

107 

114 

91 

116 

159 

179 

194 

213 

183 

133 

144 

119 

146 

.164 

1976 

4.38 

243,953 

117 

113 

99 

119 

132 

166 

164 

187 

175 

144 

124 

128 

139 

.156 

1977 

4.40 

255,451 

102 

112 

112 

127 

106 

147 

150 

137 

157 

118 

113 

104 

124 

.139 

1978 

4.34 

261,403 

97 

80 

89 

98 

126 

182 

198 

203 

184 

153 

124 

108 

137 

.153 

1979 

4.33 

,267,875 

93 

87 

92 

100 

118 

165 

161 

172 

180 

137 

132 

130 

131 

.147 

1980 

4.34 

272,951 

105 

107 

96 

107 

117 

156 

162 

194 

176 

159 

148 

120 

137 

.153 

AVERAGE 
1t7i-19M 

4.34 

267,410 

98 

91 

92 

102 

120 

168 

174 

190 

180 

150 

135 

119 

135 

.151 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/      «lpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

V     CALIFORNIA-AMERICAN  WATER  COMPANY    (CORONADO   DIVISION), 
SWEETWATER  AUTHORITY,    OTAY  MUNICIPAL  WATER  DISTRICT. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 


148 


TABLE    3     (conlinu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  FRANCISCO 


SAN  FRANCISCO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


SAN   FRANCISCO 


WATER  SUPPLIER 

Type  MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

715.6714 
1970 ^_ . 

678,9714 
1980  '     '"    

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY ED 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

2,9*5 

2,716 

3,213 

3,136 

3,328 

3,1*81 

3,1*17 

3.U17 

3,1*17 

3,228 

2,921* 

2,81*8 

38,070 

1972 

2,886 

2,696 

3,262 

3,llU 

3,380 

3,880 

3,1*83 

3,1*83 

3,221 

2,921 

2,731* 

2,809 

37,869 

1973 

2,881. 

2.58U 

2J958 

3,183 

3,633 

3,558 

3,6oli 

3,1*60 

3,172 

3,027 

2,703 

2,703 

37,1*69 

1974 

2,703 

2.U87 

2,775 

2,811 

3,316 

3,280 

3,508 

3,583 

3,21*7 

3,281* 

2,721* 

2,721* 

36,1.1*2 

1975 

2,799 

2,575 

2,911 

2,911 

3,508 

3,5><5 

3,518 

3,557 

3,1*1*0 

3,205 

2,853 

3,010 

37,832 

1976 

2,971 

2,775 

3,088 

3,166 

3,753 

3,753 

3,300 

3,101 

2,91*9 

2,890 

2,91*6 

3,012 

37,701* 

1977 

2,899 

2,191. 

2.3U3 

2,079 

2,023 

2.051 

2,255 

2,321* 

2,182 

2,186 

1,981* 

1,991  ■ 

26,511 

1978 

2,086 

2,006 

2,373 

2,19k 

2,562 

2,635 

2,581 

2,650 

2,588 

2,532 

2,329 

2,31*5 

28,881 

1979 

2,32l* 

2,1<*7 

2,507 

2,>»97 

2,69>* 

2,753 

2,798 

2,81*1* 

2,772 

2,715 

2,559 

2,527 

31,137 

1980 

2,599 

2.1.12 

2,666 

2.921* 

2,728 

2,588 

2,819 

2,673 

2,598 

2,770 

2,523 

2,598 

31,898 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    J/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A/ 

gpcd- 

Mpe»-' 

1970 

1871 

712,500 

133 

136 

11*5 

1U7 

151 

163 

155 

155 

160 

1U6 

137 

129 

1U6 

.161* 

1972 

706,000 

132 

132 

1U9 

lU? 

151* 

183 

159 

159 

152 

133 

129 

128 

ll*7 

.165 

1973 

705,200 

132 

131 

135 

150 

166 

168 

165 

158 

150 

138 

128 

12U 

11*6 

.161* 

1974 

699,1*00 

125 

127 

128 

131* 

153 

156 

162 

165 

155 

151 

130 

126 

11*3 

.160 

1975 

69U.OOO 

130 

133 

135 

11*0 

163 

170 

16U 

165 

165 

11*9 

137 

1U0 

1U9 

.167 

1976 

690,100 

139 

139 

1W* 

153 

175 

181 

151* 

11*5 

ll*2 

135 

11.2 

lUl 

11*9 

.167 

1977 

681*.  300 

137 

115 

110 

101 

95 

100 

106 

110 

106 

103 

97 

91. 

106 

.119 

1978 

682,200 

99 

105 

112 

107 

121 

129 

122 

125 

126 

120 

111* 

Ill 

116 

.130 

1979 

679,300 

110 

113 

119 

123 

128 

135 

133 

135 

136 

129 

126 

120 

126 

.11.1 

1980 

678,000 

121* 

123 - 

127 

i**i* 

130 

127 

131* 

127 

128 

132 

121* 

121*  • 

129 

.1UU 

AVERAGE 
M7I-1M0 

679,833 

111 

11U 

119 

125 

126 

130 

130 

129 

130 

127 

121 

118 

12U 

139 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
J/       tlpct     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAI 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (continu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  JOAQUIN 

MANTECA 

TyDO 

MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

13,81.5 

2>».925 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY %!.  Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CrTY  ONLY     CD 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

It,  Oil* 

1*,000 

U0.2 

38.8 

62.8 

77.3 

82.8 

11.0.0 

llt2.1* 

171.. 1 

116.  It 

82.0 

55.3 

38.8 

1,050.9 

1972 

"•,159 

l*,li*l* 

1.2.5 

kk.6 

71..  3 

101.0 

151.5 

163.2 

156.lt 

l69.lt 

126.lt 

73.2 

60.0 

1*6.1 

1,208.6 

1973 

14,1.12 

It.UOO 

1»0.8 

1*1*. 6 

1.6.5 

87.8 

165.6 

155.3 

166.1 

173.1 

131.lt 

72.8 

61.it 

1*3.1 

1,188.5 

1974 

".,562 

*>,550 

1.3.9 

50.8 

56.li 

88.1. 

102.0 

166.1 

187.3 

163.2 

n't.  9 

105.1 

56.  U 

1*5.6 

1,180.1 

1975 

U.T80 

U,T66 

1*2.5 

50.1 

50.3 

71*. 3 

162.2 

172.0 

197.1 

16I4.9 

1U3.8 

91.9 

55.8 

65.8 

1.2T0.T 

1976 

5,029 

!*,999 

66.5 

60.2 

85.1 

116.3 

150.9 

216.2 

196.  1* 

11*3.9 

162.1 

110.3 

81.2 

69.8 

l,li58.9 

1977 

5,500 

5,1.89 

5"<.9 

57.1 

72.1 

109.7 

96.8 

157.2 

Ut2.lt 

189.1 

121.8 

110.6 

81.1 

55.5  ■ 

1,21*8.3 

1978 

5,731 

5,720 

59.6 

55.0 

62.3 

Tk.  7 

lli9.9 

218.2 

231..1 

223.3 

155.lt 

156.8 

T6.6 

69.3 

1,505.2 

1979 

6,1.00 

6.U00 

63.5 

56.0 

75.7 

127.1 

220.7 

253. 9 

237.1 

280.1. 

171.9 

126.7 

95.3 

T5.lt 

1.T83.T 

1980 

6,996 

6,996 

35.2 

58.5 

82.2 

155.2 

188.2 

216.7 

278.3 

21*7.5 

225.3 

171.7 

lllt.lt 

91.2 

1,91*1.  "t 

YEAR 

OF 
RECORD 

DERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Bpca- 

*w 

1970 

1971 

3.56 

lit, 290 

91 

97 

3.1*2 

180 

187 

327 

321 

393 

272 

185 

129 

88 

201 

.225 

1972 

3.59 

lit, 931 

92 

103 

161 

225 

327 

361* 

338 

366 

282 

158 

131* 

100 

221 

.21*8 

1973 

3.62 

15,971 

82 

100 

91* 

183 

331* 

321* 

335 

350 

2T** 

Itt 

128 

8T 

201* 

.228 

1974 

3.6U 

16,606 

85 

109 

110 

177 

198 

333 

36U 

317 

231 

201. 

113 

89 

195 

.218 

1975 

3.6T 

17,51*3 

78 

102 

92 

lltl 

298 

327 

362 

303 

2T3 

169 

106 

121 

198 

.222 

1976 

3.65 

18,356 

117 

113 

150 

211 

265 

393 

31*5 

253 

291. 

19 1* 

11*7 

123 

21T 

.21*3 

1977 

3.61* 

20,020 

88 

102 

116 

163 

156 

262 

229 

305 

203 

1T8 

135 

89 

1T1 

.192 

1978 

3.62 

20,71*6 

93 

95 

97 

120 

233 

351 

361. 

3U7 

250 

19T 

123 

108 

199 

.223 

1979 

3.61 

23,101* 

89 

87 

106 

183 

308 

366 

331 

391 

21*8 

ITT 

13T 

105 

212 

.23T 

1980 

3.59 

25,125 

109 

80 

106 

206 

2**2 

287 

357 

318 

299 

220 

152 

11T  , 

203 

.233 

AVERAGE 

igra-iuo 

3.61 

22,992 

97 

87 

103 

170 

261 

335 

351 

352 

266 

198 

13T 

110 

206 

.231 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/    Prior  to  19T9,  there  were  outside  connections 


FLAT  HATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3     (cont.nu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER   CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
T»o»  _____ 


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

109.963 

1980  ___i__ll_ 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY _] 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     __ 

OTHER  plus  outside 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Stockton  Municipal  Water  Department 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

36,002 

1*25 

398 

1*90 

636 

807 

1,176 

1,311* 

1,51* 

1,259 

782 

512 

*35 

9,7*8 

1972 

36,225 

1*1*7 

**3 

690 

801 

1,13* 

1,215 

1,1*78 

1,516 

1,111 

631 

*82 

*62 

10,*10 

1973 

36,3*3 

1*93 

1*19 

*6* 

7**6 

1,185 

1,277 

1,318 

1,**0 

1,192 

732 

516 

508 

10,290 

1974 

36,1*95 

517 

1*93 

583 

673 

1,121* 

1,226 

1,326 

1,575 

1,355 

851 

505 

502 

10,730 

1975 

36.U67 

5H* 

1*75 

526 

621* 

1,102 

1,185 

1,31*0 

1,*80 

1,370 

899 

502 

*88 

10,505 

1976 

36.62U 

538 

1*96 

661 

761 

1,1*8 

1,222 

1,256 

1,279 

1,1*2 

766 

562 

539 

10,370 

1977 

36,81*0 

1*90 

1*20 

*6* 

639 

622 

931 

1,05* 

1,175 

92* 

690 

**9 

*10 

8,268 

1978 

37,050 

391* 

373 

1*31* 

1*30 

901 

859 

1,011 

1,0** 

738 

603 

508 

*52 

7,T*7 

1979 

37,211 

**97 

*** 

507 

61*7 

993 

1,227 

1,30* 

1,290 

1,209 

733 

*90 

*7* 

9,815 

1980 

37,1*80 

1.61* 

1*33 

507 

608 

81*2 

981 

1,088 

1,113 

925 

703 

513 

*26 

8,603 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

«*x->-' 

1970 

1971 

3.12 

112,326 

122 

127 

1*1 

189 

232 

3*9 

377 

*35 

37* 

225 

152 

125 

238 

.267 

1972 

3.1* 

113,7*6 

127 

13* 

106 

235 

322 

356 

*19 

*30 

326 

179 

1*1 

131 

250 

.280 

1973 

3.15 

ll*,*8o 

139 

131 

131 

217 

33* 

372 

371 

*06 

3*7 

206 

150 

1*3 

2*6 

.276 

1974 

3.17 

115,689 

1*U 

152 

163 

19* 

313 

353 

370 

*39 

390 

237 

1*6 

1*0 

25* 

.28* 

1975 

3.19 

116,330 

1*3 

1*6 

1*6 

179 

306 

3*0 

372 

*10 

393 

2*9 

1** 

135 

2*7 

.277 

1976 

3.21 

117,563 

1*8 

1*5 

181 

216 

315 

3*6 

3*5 

351 

32* 

210 

159 

1*8 

2*1 

.270 

1977 

3.22 

118,625 

133 

126 

126 

180 

169 

262 

287 

320 

260 

188 

126 

111 

191 

.21* 

1978 

3.2* 

120,0*2 

106 

111 

117 

119 

2*2 

239 

272 

28l 

205 

162 

1*1 

121 

177 

.198 

1979 

3.26 

121,308 

132 

131 

135 

178 

26* 

337 

3*7 

3*3 

332 

195 

135 

126 

222 

.2*9 

1980 

3.27 

122,730 

122 

122 

133 

165 

221 

266 

286 

293 

251 

185 

139 

112 

192 

.215 

tVERAGE 

1I7I-19S0 

3.26 

121,360 

120 

121 

128 

15* 

2*2 

281 

302 

306 

263 

181 

138 

120 

197 

.221 

y    9pc« 

_/     •lpc« 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-    ACRE -FEET  PER  CAPITA  ANNUALL 


11—77656 


METERED        _ 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       □ 
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TABLE     3     (cctinu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN    LUIS    OBISPO 


ARROYO   GRANDE 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Type  


ARROYO  GRANDE 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

7-W 

IHfl  11.290 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY .  .  Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

18.0 

18.0 

20.9 

39.6 

36.6 

34.9 

38.9 

50.9 

47.9 

31.4 

22.4 

17.2 

376.7 

1971 

19.6 

22.6 

30.9 

33.0 

35.4 

41.9 

47.8 

46.8 

40.7 

32.3 

24.0 

17.0 

392.0 

1972 

22.3 

23.4 

36.7 

37.0 

43.2 

46.4 

49.4 

48.3 

41.0 

27.0 

21.1 

21.1 

416.9 

1973 

21.6 

17.0 

20.2 

37.3 

45.4 

50.3 

49.9 

47.0 

41.8 

32.0 

23.6 

20.3 

406.4 

1974 

19.4 

23.9 

24.2 

34.0 

44.8 

48.2 

52.6 

50.6 

37.5 

35.2 

26.4 

23.8 

420.6 

1975 

25.5 

22.0 

22.4 

33.4 

49.7 

52.5 

61. 1 

57.2 

46.0 

38.8 

33.9 

30.4 

472.9 

1976 

44.4 

26.6 

37.2 

41.0 

58.8 

67.5 

65.5 

49.7 

46.6 

39.2 

38.0 

38.2 

552.7 

1977 

34.7 

36.3 

38.6 

44.5 

51.8 

53.0 

64.0 

60.3 

50.9 

52.0 

46.6 

40.9 

573.6 

1978 

29.2 

27.7 

32.4 

34.6 

60.2 

65.3 

73.8 

67.7 

58.5 

48.7 

42.3 

39.0 

579.4 

1979 

34.4 

31.7 

38.5 

48.3 

63.2 

74.1 

71.4 

70.1 

68.6 

49.5 

38.9 

40.0 

628.7 

1960 

35.5 

33.4 

42.3 

55.6 

65.2 

73.1 

74.1 

73.6 

60.9 

58.3 

56.6 

44.7 

673.3 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«fpc«-' 

1970 

7,716 

75 

83 

87 

171 

153 

151 

163 

213 

207 

131 

97 

72 

134 

.150 

1971 

7,789 

31 

104 

128 

141 

147 

179 

198 

194 

174 

134 

103 

70 

138 

.155 

1972 

7,970 

90 

101 

149 

155 

175 

194 

200 

195 

171 

109 

88 

85 

143 

.160 

1973 

8,298 

84 

73 

79 

150 

176 

202 

194 

183 

168 

124 

95 

79 

134 

.150 

1974 

8,673 

72 

98 

90 

131 

167 

185 

196 

188 

144 

131 

101 

89 

133 

.149 

1975 

9,331 

88 

84 

77 

119 

172 

188 

211 

198 

164 

134 

121 

105 

139 

.156 

1976 

9,904 

145 

93 

121 

138 

192 

227 

213 

162 

157 

128 

128 

124 

152 

.170 

1977 

10,103 

111 

128 

123 

147 

165 

175 

204 

193 

168 

166 

154 

131 

156 

175 

1978 

10,400 

91 

95 

100 

111 

187 

209 

229 

210 

188 

151 

136 

121 

153 

171 

1979 

10, 981 

101 

103 

113 

147 

186 

225 

210 

206 

208 

145 

118 

118 

157 

176 

1980 

11,524 

99 

100 

118 

161 

183 

212 

207 

206 

176 

163 

164 

125 

160 

179 

AVERAGE 

itri-isto 

10,968 

100 

99 

110 

140 

185 

215 

215 

207 

191 

153 

139 

121 

157 

176 

1/     open 
2/     iipct 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (conlmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN   LUIS  OBISPO 


ATASCADERO 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ« 


ATASCADERO  MUTUAL  WATER   COMPANY 


INCORPORATED  MUTUAL  WATER    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970  _?* 

15.930 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  «  CITY QO 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  ___^^_^^^^^_^^^^____^_^^ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2,876 

3/ 

1971 

2,784 

28.2 

30.0 

38.7 

48.3 

70.7 

99.3 

118.7 

120.7 

92.8 

63.8 

38.2 

30.8 

780.2 

1972 

3,095 

30.8 

31.2 

63.2 

56.1 

92.0 

99.7 

114.4 

111.6 

80.5 

48.9 

33.6 

32.1 

794.1 

1973 

3,301 

31.1 

27.0 

31.2 

56.3 

97.3 

116.8 

121.0 

119.0 

86.0 

60.6 

37.3 

31.1 

814.7 

1974 

3,473 

30.7 

33.8 

34.3 

48.3 

93.2 

122.9 

133.5 

118.9 

99.1 

59.6 

37.1 

35.3 

846.7 

1975 

3,711 

37.5 

32.4 

35.9 

43.4 

95.3 

115.8 

138.2 

130.7 

113.0 

63.8 

47.8 

49.3 

903.1 

1976 

4,207 

48.6 

56.0 

40.6 

57.3 

95.0 

125.1 

136.3 

119.9 

97.4 

60.0 

50.6 

43.6 

929.8 

1977 

4,626 

42.3 

40.6 

42.1 

54.2 

61.5 

83.6 

101.0 

111.8 

99.9 

77.8 

60.2 

46.0 

821.0 

1978 

4,890 

36.8 

35.1 

32.0 

37.8 

54.1 

115.6 

128.1 

144.9 

108.0 

95.8 

71.5 

41.3 

901.0 

1979 

5,117 

41.2 

39.9 

37.0 

46.4 

88.9 

128.0 

147.6 

155.3 

137.4 

102.7 

60.1 

47.7 

1,032.2 

1980 

5,212 

46.6 

42.6 

37.9 

63.4 

76.1 

111.8 

131.6 

167.7 

121.4 

124.7 

80.8 

61.3 

1.065.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•Vc*-' 

1970 

1971 

3.63 

10,102 

90 

106 

124 

159 

226 

328 

379 

385 

306 

204 

126 

98 

212 

.237 

1972 

3.57 

11,040 

90 

97 

185 

160 

269 

301 

334 

326 

243 

143 

101 

94 

197 

.221 

1973 

3.50 

11,554 

87 

83 

87 

162 

272 

337 

338 

332 

248 

169 

108 

87 

193 

.216 

1974 

3.43 

11,909 

83 

101 

93 

135 

252 

344 

362 

322 

277 

161 

104 

96 

195 

.218 

1975 

3.38 

12,540 

96 

92 

92 

115 

245 

308 

356 

336 

300 

164 

127 

127 

197 

.221 

1978 

3.32 

13,955 

112 

138 

94 

137 

220 

299 

315 

277 

233 

139 

119 

101 

182 

.204 

1977 

3.25 

15,053 

91 

96 

90 

120 

132 

185 

216 

240 

221 

167 

133 

99 

149 

.167 

1978 

3.12 

15,270 

78 

82 

68 

83 

114 

252 

271 

306 

236 

202 

156 

87 

162 

.181 

1979 

3.03 

15,490 

86 

92 

77 

100 

185 

275 

307 

323 

296 

214 

129 

99 

183 

.205 

1980 

3.06 

15,930 

94 

92 

77 

133 

154 

234 

266 

340 

254 

253 

169 

124 

183 

.205 

AVERAGE 
1*7t-1M0 

3.07 

15,563 

86 

89 

74 

105 

151 

•254 

281 

323 

262 

223 

151 

103 

176 

.197 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
2/      (Ipca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 
3/     1970  DATA  UNRELIABLE 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3     (conlinu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN   LUIS   OBISPO 


EL   PASO   DE    ROBLES 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ« 


EL  PASO  DE  ROBLES 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

iwa      7-168 

io«n         9,163 
SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE E 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

30.1 

20.5 

39.2 

61.6 

80.9 

94.0 

117.0 

111.7 

95.0 

64.9 

38.7 

31.9 

785.5 

1971 

2,455 

2,368 

32.7 

33.7 

48.3 

58.6 

74.1 

98.2 

118.8 

120.0 

96.0 

66.9 

44.3 

38.0 

829.6 

1972 

2,537 

2,450 

30.9 

36.0 

64.0 

68.6 

91.8 

103.1 

117.4 

113.9 

84.2 

48.5 

35.6 

34.8 

828.8 

1973 

2,571 

2,482 

34.1 

30.1 

33.6 

59.9 

98.5 

112.8 

124.2 

131.9 

93.7 

64.3 

37.5 

33.5 

854.1 

1974 

2,664 

2,575 

30.6 

42.1 

42.9 

56.4 

105.2 

127.3 

135.9 

132.6 

114.7 

74.0 

43.1 

36.7 

941.5 

1975 

2,736 

2,646 

49.5 

40.0 

56.1 

60.8 

104.7 

117.5 

135.0 

120.1 

101.3 

66.4 

49.6 

48.7 

949.7 

1976 

2,781 

2,732 

59.3 

47.2 

61.7 

76.5 

113.8 

131.4 

135.8 

108.1 

86.4 

59.6 

49.6 

43.0 

972.4 

1977 

2,788 

2,739 

38.9 

40.7 

69.7 

84.4 

61.2 

125.7 

120.5 

118.1 

91.9 

77.1 

52.9 

43.8 

924.9 

1978 

3,003 

2,903 

38.0 

31.8 

38.6 

35.9 

88.6 

119.0 

123.5 

115.1 

61.7 

73.6 

47.6 

37.0 

810.4 

1979 

3,396 

3,282 

36.6 

32.8 

38.9 

57.0 

95.9 

117.8 

125.3 

118.1 

106.9 

65.4 

42.5 

42.8 

880.0 

1980 

3,670 

3,547 

38.8 

38.0 

43.0 

67.3 

89.6 

117.0 

121.4 

127.4 

103.1 

92.0 

64.8 

50.9 

953.3 

YEAR 

OF 
RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 
opcd- 

•ipe^-' 

1970 

7,435 

131 

98 

170 

276 

351 

421 

508 

485 

426 

282 

174 

138 

289 

.324 

1971 

3.03 

7,428 

142 

162 

210 

263 

322 

441 

516 

521 

431 

291 

199 

165 

306 

.343 

1972 

3.00 

7,608 

131 

163 

271 

301 

389 

452 

498 

483 

369 

206 

156 

148 

298 

.334 

1973 

2.91 

7,473 

147 

144 

145 

267 

425 

503 

536 

569 

418 

278 

167 

145 

313 

.351 

1974 

2.85 

7,583 

130 

198 

182 

248 

448 

560 

578 

564 

504 

315 

189 

156 

340 

.381 

1975 

2.86 

7,815 

204 

183 

232 

259 

432 

501 

557 

496 

432 

274 

212 

201 

333 

.373 

1976 

2.86 

7,963 

240 

204 

250 

320 

461 

550 

550 

438 

362 

241 

208 

174 

334 

.374 

1977 

2.90 

8,074 

155 

180 

278 

348 

245 

519 

481 

472 

379 

308 

218 

175 

314 

.352 

1978 

2.70 

8,114 

151 

140 

153 

147 

352 

489 

491 

458 

253 

293 

196 

147 

274 

.307 

1979 

2.45 

8,307 

142 

141 

151 

229 

372 

473 

487 

459 

429 

254 

171 

166 

290 

.325 

1980 

2.59 

9,489 

132 

138 

146 

236 

305 

411 

413 

433 

362 

313 

228 

173 

274 

.307 

AVERAGE 
ttrt-IMO 

2.58 

8,637 

142 

140 

150 

204 

343 

458 

464 

450 

348 

287 

198 

162 

279 

.312 

1/     sped 
1/     •ipc« 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   loMmu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  LUIS  OBISPO 


SAN  LUIS  OBISPO 


HYDHOLOGIC    STUOY  ABEA 


CENTRAL  COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


SAN   LUIS   OBISPO 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,07«        28.036 

iwo      3*-»2 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITYt  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


V-EAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

101.2 

97.7 

120.4 

151.7 

182.8 

168.1 

194.9 

186.7 

177.7 

156.5 

108.0 

93.4 

1,739.1 

1971 

10,351 

10,249 

109.2 

115.9 

135.4 

142.6 

150.1 

178.9 

198.7 

199.0 

179.0 

155.0 

121.4 

102.4 

1,787.6 

1972 

115.2 

114.1 

161.8 

161.4 

189.9 

190.1 

207.1 

205.7 

170.8 

135.0 

116.2 

113.1 

1,880.4 

1973 

122.7 

106.6 

113.2 

153.3 

194.4 

.  202.3 

210.1 

199.0 

179.1 

155.2 

120.0 

111.7 

1,867.6 

1974 

111.7 

119.0 

118.8 

141.5 

184.6 

203.9 

210.1 

207.4 

190.5 

167.5 

131.6 

121.7 

1,908.3 

1975 

13,665 

13,562 

140.9 

114.8 

122.1 

129.3 

189.9 

198.1 

215.5 

222.7 

181.5 

170.8 

143.9 

139.2 

1,968.7 

1976 

169.9 

128.3 

145.3 

158.6 

210.8 

227.6 

246.8 

200.2 

170.8 

176.2 

157.2 

159.6 

2,151.3 

1977 

149.5 

151.8 

154.7 

159.7 

144.1 

174.0 

198.6 

198.8 

183.4 

186.0 

157.8 

131.1 

1,989.5 

1978 

14,251 

14,149 

123.4 

117.5 

127.3 

121.5 

185.4 

192.7 

202.8 

217.5 

175.7 

196.7 

145.5 

131.4 

1,937.4 

1979 

134.8 

121.1 

137.9 

161.6 

212.5 

219.7 

228.0 

221.1 

212.6 

176.3 

144.0 

140.9 

2,110.5 

1980 

129.1 

129.6 

143.9 

179.5 

199.7 

225.5 

220.2 

217.2 

209.2 

213.1 

182.7 

148.2 

2,197.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcu- 

W 

1970 

28,036 

116 

124 

139 

180 

210 

200 

224 

215 

211 

180 

128 

107 

170 

.190 

1971 

2.76 

28,598 

123 

145 

153 

166 

169 

209 

224 

224 

209 

175 

142 

116 

171 

.192 

1972 

29,153 

127 

135 

179 

185 

210 

217 

229 

228 

195 

149 

133 

125 

176 

.197 

1973 

29,697 

133 

128 

123 

172 

211 

227 

228 

216 

201 

169 

135 

121 

172 

.193 

1974 

30,262 

119 

140 

127 

156 

197 

225 

224 

221 

210 

179 

145 

130 

173 

.194 

1975 

2.25 

30,797 

148 

133 

128 

140 

199 

214 

226 

233 

196 

179 

156 

146 

175 

.196 

1976 

31,354 

175 

141 

149 

169 

217 

242 

254 

206 

182 

181 

167 

164 

187 

.209 

1977 

31,880 

151 

170 

157 

167 

146 

182 

201 

201 

192 

188 

165 

133 

171 

.192 

1978 

2.27 

32,391 

123 

130 

127 

125 

185 

198 

202 

217 

181 

196 

150 

131 

164 

.184 

1979 

.  33,350 

130 

130 

133 

162 

206 

220 

221 

214 

212 

171 

144 

136 

173 

.194 

1980 

34,308 

121 

130 

135 

174 

188 

219 

707 

204 

203 

200 

178 

139  . 

175 

.196 

AVERAGE 
W7I-1M0 

33,350 

125 

130 

132 

154 

193 

212 

210 

212 

199 

189 

157 

135 

171 

.192 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       Itpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3   (contir.u.J) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


ATHERTON,    WOODSIDE,    MENLO    PARK 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


SAM   FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER             CALIFORNIA  WATER   SERVICE   (BEAR   CULCH   SYSTEM) 
Typ.  COMMERCIAL  WATER    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     .  .O 

OTHER  ^^_^^_^__^__^^_^__^^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

lit  ,992 

166.1 

17':.  1 

210.7 

268.5 

380.2 

U8U.9 

525.8 

509.6 

UU6.8 

331.6 

228.2 

16U.2 

3,890.7 

1972 

15,077 

169.  U 

163.5 

297.7 

317.1 

It65.1l 

U95.lt 

558.3 

502.6 

392.1 

215.3 

157. U 

165.1 

3,899.3 

1973 

15,183 

159.7 

1U7.0 

169.5 

32U.5 

lt6l.9 

532.  It 

53U.6 

U90.1 

398.6 

225.7 

155.8 

155.0 

3.75U.8 

1974 

15,333 

l6l.l 

156.2 

182.0 

238.9 

It  31. 2 

U8U.5 

508.2 

506.8 

UlU.7 

311.9 

176.2 

171.8 

3,7"t3.5 

1975 

15,ltl»8 

irt.it 

150.  It 

166.9 

201.6 

ULl.U 

U93.7 

U96.7 

U63.7 

390.3 

252.7 

197.0 

210.7 

3.6U3.5 

1976 

15,522 

2311.7 

193.6 

256.2 

305.8 

lt91.0 

535. u 

5UU.0 

399.8 

392.5 

296.5 

220.5 

223.  u 

U.093.U 

1977 

15,753 

170.1 

lU7.lt 

15U.8 

190.  U 

179.0 

278.7 

325.6 

29C.1 

219.1 

202.3 

lUl.3 

132.9 

2.U39.7 

1978 

15,379 

13U.6 

106.7 

137.lt 

1W.6 

3>t3.1 

399.6 

U35.U 

U16.2 

3U3.6 

308.2 

192.9 

165.5 

3,127.8 

1979 

15,985 

151*. 6 

138.3 

15lt.3 

208.1 

3U2.6 

U58.3 

U5U.3 

U32.2 

U05.9 

260.1 

1U8.5 

159. u 

3,316.6 

1980 

16.08U 

1U6.3 

1U8.I 

17"t.8 

2U3.3 

352.9 

U20.1 

UUU.9 

U3U.5 

370.  u 

322.8 

2U1.3 

171.7 

3.U71.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

W 

1970 

1971 

3.77 

56,520 

95 

110 

120 

158 

217 

286 

300 

291 

26U 

189 

135 

9U 

189 

.212 

1972 

3.72 

56,086 

97 

101 

171 

188 

268 

29  U 

321 

289 

233 

12U 

9U 

95 

190 

.213 

1973 

3.66 

55,570 

93 

9U 

98 

195 

268 

319 

310 

285 

239 

131 

93 

90 

185 

.207 

1974 

3.60 

55,379 

9U 

101 

106 

1UU 

251 

292 

296 

295 

250 

182 

106 

100 

185 

.207 

1975 

3.5U 

5U.686 

105 

98 

98 

123 

260 

301 

293 

27U 

238 

1U9 

120 

12U 

183 

.205 

1976 

3.U9 

5U.172 

1U0 

123 

153 

188 

292 

329 

32U 

238 

2U2 

177 

136 

133 

206 

.231 

1977 

3.U3 

5U.033 

102 

97 

92 

117 

107 

172 

19  U 

178 

135 

121 

87 

79 

12U 

.139 

1978 

3.37 

53,512 

81 

71 

83 

90 

207 

2U9 

262 

251 

2lU 

186 

120 

100 

160 

.179 

1979 

3.31 

,52,910 

9U 

93 

9U 

131 

209 

289 

277 

26U 

256 

159 

9U 

97 

1T2 

.193 

1980 

3.26 

52,363 

90 

98 

108 

155 

217 

267 

27U 

268 

236 

199 

15U 

106 

181 

.203 

AVERAGE 

U7I-1940 

3.31 

52,928 

88 

37 

95 

125 

211 

268 

271 

261 

235 

181 

123 

101 

171 

.192 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       ■loci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 


156 


TABLE     3     (conlmu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type  


BELMONT  COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 23.538 

,980_iili505 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

H 

1971 

6,102 

119. 2 

ll*6.0 

113.9 

100.3 

80.1. 

71*. 7 

1972 

6,192 

80.0 

81.0 

101.1* 

115.1* 

11.2.1 

11*1*.  5 

156.1* 

131.6 

10U.5 

83.9 

75. 1* 

78.1 

1,291*.  3 

1973 

6,275 

81.2 

72.1 

93.5 

99.9 

167.9 

152.9 

131*. 8 

125.9 

103.0 

90.2 

71.6 

80.9 

1,273.9 

1974 

6,1.06 

TU.Ii 

73.2 

79.3 

108.2 

11*0.5 

121.5 







NA 





1975 

6,526 

118.8 

125.0 

120.5 

83.8 

75.7 

88.5 

1976 

6,61*2 

88.3 

89.2 

90.1 

120.8 

11*7.0 

11*0.3 

135.9 

122.7 

99.7 

93.9 

90.6 

86.6 

1,305.1 

1977 

6,93"* 

83.1 

62.lt 

67.2 

66.1 

77.1* 

79.1* 

91*. 0 

81*. 6 

67.1 

70.1 

57.8 

1*9.5 

858.7 

1978 

7,018 

71.1* 

61.9 

63.6 

85.2 

117.8 

111.1* 

13lt.lt 

112.1 

119.0 

91.5 

70.1* 

77.2 

1,115.9 

1979 

7,101 

66.8 

71*. 1* 

66.2 

82.5 

77.3 

128.5 

111.5 

138.8 

10l*.l 

129.3 

80.2 

86.6 

1,11*6.2 

1980 

7,11*3 

7,097 

63.7 

78.9 

67.1* 

86.5 

86  .'6 

136.0 

96.2 

11*2.2 

10U.2 

137.7 

86.6 

97.8 

1.183.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

ARSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1* 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mtji 

1970 

1971 

3.88 

23,676 

203 

199 

160 

137 

113 

102 

1972 

3.8U 

23,777 

109 

117 

138 

162 

193 

203 

212 

179 

11*7 

111* 

106 

106 

1U9 

.167 

1973 

3.79 

23,782 

110 

108 

127 

1*1 0 

228 

211* 

183 

171 

1U 

122 

100 

110 

11*7 

.165 

1974 

3.75 

2U.C23 

100 

109 

106 

150 

189 

169 

NA 

197S 

3.70 

2lt,ll*6 







-NA 





159 

167 

166 

112 

105 

118 

1976 

3.66 

2U.310 

117 

127 

120 

166 

195 

192 

180 

163 

137 

125 

12*. 

115 

11.7 

.165 

1977 

3.61 

25.032 

107 

89 

87 

88 

100 

106 

121 

109 

89 

90 

77 

61* 

91* 

.105 

1978 

3.56 

2l*,981* 

92 

88 

82 

111* 

152 

ll*9 

IT* 

11*5 

159 

118 

91* 

100 

122 

.137 

1979 

3.52 

2U, 996 

86 

106 

85 

110 

100 

171 

11*1. 

179 

139 

167 

107 

112 

126 

.11*1 

1980 

3.1*7 

2U.786 

83 

110      , 

88 

116 

113 

183 

125 

185 

11*0 

179 

116 

127 

130 

.1U6 

AVERAGE 
1»7I-1t«0 

3.52 

21*  ,922 

87 

101 

85 

113 

122 

168 

1M 

170 

1U6 

155 

106 

113 

126 

.11*1 

1/       sped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       •lpc«>      -    ACRE-FEE'  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/    Data  not  obtained  for  outside  connections  1971 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


STUDY 

AREA  . 

DALY 

.;■::. 

FRANCISCO 

BAY 

CITY 

TvDe 

MUNICIPAL 

WATER 

DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

,a™        66,92? 

■^       T8.519 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .  Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY+  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

DIMOND  P.U.D. 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

17,063 

175 

170 

185 

196 

225 

2Ul 

2U0 

227 

2U  5 

219 

19C 

176 

2,U89 

1972 

17,368 

177 

171 

195 

207 

221 

236 

261. 

252 

235 

196 

170 

179 

2,503 

1973 

17,753 

179 

162 

182 

21  li 

260 

269 

266 

21.3 

220 

202 

177 

181 

2,555 

1974 

18,139 

180 

171 

194 

206 

237 

257 

255 

256 

2U5 

2U3 

196 

199 

2,639 

1975 

18,141.1 

201 

179 

205 

209 

269 

270 

261 

261. 

21.6 

227 

203 

21  k 

2,71'8 

1976 

18,659 

220 

201 

219 

228 

28U 

289 

266 

21.8 

2LL 

239 

223 

228 

2,889 

1977 

12,850 

212 

165 

171 

156 

156 

163 

170 

171 

162 

160 

U5 

11.5      ■ 

1,976 

1978 

18,955 

103 

XMk 

162 

16U 

20U 

218 

221. 

218 

2lU 

211. 

196 

176 

2,237 

1979 

19,062 

180 

165 

182 

191 

223 

2li2 

21.5 

23I1 

236 

209 

181 

192 

2,1.80 

1980 

19,188 

18L 

172 

196 

207 

223 

2L6 

2U5 

236 

22l| 

225 

197 

195 

2,550 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

«*»£' 

1970 

1971 

3.86 

65,863 

86 

92 

91 

99 

110 

122 

118 

111 

12U 

107 

96 

86 

10U 

.116 

1972 

3.87 

67,211. 

85 

88 

9* 

103 

106 

117 

127 

121 

117 

9* 

8U 

86 

102 

•111* 

1973 

3.37 

68,701* 

8L 

8U 

85 

10U 

122 

131 

125 

111. 

107 

95 

86 

85 

102 

.11U 

1974 

3.88 

70,379 

83 

87 

89 

98 

109 

122 

117 

117 

116 

111 

93 

91 

103 

.115 

1975 

3.89 

71,735 

90 

89 

92 

97 

121 

125 

117 

119 

111. 

102 

9* 

96 

105 

.118 

1976 

3.90 

72,770 

98 

95 

97 

It* 

126 

132 

118 

110 

112 

106 

102 

101 

108 

.121 

1977 

3.91 

73,701. 

93 

80 

75 

71 

68 

T* 

71* 

75 

73 

70 

66 

63 

73 

.082 

1978 

3.92 

71*,301* 

l»5 

69 

70 

7* 

89 

98 

97 

95 

96 

93 

88 

76 

82 

.092 

1979 

3.93 

7l»,911* 

78 

79 

78 

85 

96 

108 

105 

101 

105 

90 

81 

83 

91 

.102 

1980 

3.91* 

75,601 

79 

78 

81. 

91 

95 

108 

105 

101 

99 

96 

87 

83      > 

92 

.103 

AVERAGE 
H7l-  MM 

3.93 

7>*,9l.O 

67 

73 

77 

83 

"3 

105 

102 

■99 

100 

93 

85 

81 

88 

.099 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       «lpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       □ 
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TABLE     3     (cont.nu.dl 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HALFMOON    BAY,    MIRAMAB,    PRINCETON,    EL   GRANADA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN    FRAIICISCO    BAY 


WATER  SUPPLIER 


COASTSIDE  COUNTY   WATER   DISTRICT 


COUNTY   WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 

1980 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  ______________ — _____ — 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

2,593 











-  NA  — 

1972 

2,752 

19.2 

29. C 

15.6 

22.9 

35.1 

39.3 

1*7.0 

1*5.1* 

k5.9 

1.8.6 

1.2.5 

32.1 

1.23.2 

1973 

2,Sl6 

19.3 

23.3 

30.1 

22.7 

23.2 

U9.7 

59.0 

61.1 

60.6 

36.7 

1*1*. 9 

2U.8 

1*55.1. 

1974 

2,880 

33.6 

24.6 

3k.3 

28.9 

38.0 

1*6.7 

U7.5 

Ul.6 

1*2.  li 

111. 3 

37.2 

28.7 

kkk.e, 

1975 

3,057 

36.9 

31. C 

39.3 

31.5 

38.1 

1*2.6 

Mi.lt 

1*9.1 

53.lt 

1*1*. 8 

39.0 

31.9 

1*82.6 

1976 

J»33* 

to.it 

28.1 

38. U 

27.7 

1*8.1 

3"*.l 

50.5 

32.6 

M..7 

29.8 

39.1* 

27.8 

1.1.1.6 

1977 

3,Ui*0 

36.1 

25.1 

29.2 

19.6 

28.9 

20.6 

32.6 

2U.9 

35.5 

21.7 

29.0 

18.3 

322.3 

1978 

3.U66 

25.5 

19.3 

28.8 

21.0 

31.7 

3U.0 

1.5.6 

33.1* 

1*8.9 

33.5 

1.0.6 

21..1 

386.  it 

1979 

S.5MS 

33.5 

31.0 

32.2 

30.2 

39.3 

36.7 

59.0 

52.2 

59.1 

51*. 1* 

35.9 

25.8 

U89.3 

1980 

3,638 

3U.7 

1*7.0 

35.8 

2*.l 

29.9 

1*6.5 

1*9.6 

52.0 

50.5 

1*8.0 

1.2.8 

33.2 

tob«i 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNtC 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

-pc2--' 

1970 

1971 

3.50 

9,076 

1972 

3.50 

9,632 

61* 

106 

52 

79 

118 

136 

157 

152 

159 

163 

11*7 

108 

120 

.134 

1973 

3.51 

9,881. 

63 

81. 

90 

77 

76 

168 

193 

199 

201* 

120 

151 

81 

126 

.11.1 

1974 

3.51 

10,137 

107 

87 

109 

95 

121 

X5>i 

151 

132 

139 

131 

122 

91 

120 

.134 

1975 

3.51 

10,730 

111 

105 

118 

98 

115 

132 

133 

148 

166 

135 

121 

96 

123 

.138 

1976 

3.51 

11 ,702 

111 

83 

106 

79 

133 

97 

139 

90 

127 

82 

112 

77 

103 

.115 

1977 

3.51 

12, 01h 

96 

71. 

78 

51. 

77 

57 

87 

67 

90 

50 

82 

U9 

73 

.082 

1978 

3.52 

12,200 

67 

56 

76 

57 

8*. 

93 

121 

00 

134 

09 

111 

61. 

87 

.097 

1979 

3.52 

12.U82 

87 

89 

83 

81 

102 

98 

152 

135 

158 

11.1 

96 

67 

107 

.120 

1980 

3.52 

12,805 

87 

127 

90 

63 

75 

121 

125 

131 

131 

121 

111 

84 

105 

.118 

AVERAGE 
H71-W40 

3.52 

12,1.96 

80 

91 

83 

67 

87 

ioi< 

133 

118 

lUl 

117 

106 

72 

100 

.112 

y       Oped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       alDCI      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       □ 
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TABLE     3     (cont.nu.d) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HILLSBOROUGH 


HYDROLOGIC    STUDY   ARE* 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typo  


HILLSBOROUGH 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970_JLlI23 

■  «n        10'^1 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY*  OUTSIDE G] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

2,9?9 

2,896 

35.2 

51.9 

55.6 

68.2 

98.2 

11.2.1. 

151.5 

151*. 3 

115.8 

86.it 

39.7 

38.0 

1,037.2 

1972 

3,050 

2,9U6 

37-6 

1*5.6 

73.1 

96.0 

138.2 

150.3 

157.8 

ll*9.l* 

93.lt 

1.1.5 

3*t.8 

38.2 

1,055.9 

1973 

3, ll1* 

3,010 

3U. 6 

36.0 

51.5 

105.5 

ll*5.0 

l60.lt 

159.5 

133.3 

87.5 

57.9 

35.7 

35.9 

1,01.2.8 

1974 

3,185 

3,081 

36.7 

31.8 

39.0 

67.8 

11.2.6 

125.8 

155.7 

138.9 

108.  It 

78.6 

38.1. 

37.5 

1,001.2 

1975 

3,21*7 

3,11*3 

1*8.2 

36.5 

39.6 

67.8 

1W..6 

11*7.8 

161*.  7 

lltl.lt 

115.3 

51*. 6 

1*9.2 

51.1 

1,060.8 

1976 

3,31*7 

3,21*3 

62.6 

1*8.7 

53.6 

112.9 

129.0 

163.8 

11*5.2 

129.1 

95.9 

90.8 

61.U 

52.8 

1,11*5.8 

1977 

3,551 

3,l*l*T 

1.6.9 

l>2.2 

1*3.7 

53.6 

61.5 

92.6 

106.1 

101.8 

6U.0 

50.1* 

39.1. 

27.3 

729.5 

1978 

3,683 

3.58U 

27.1* 

29.0 

36.1* 

1*9.7 

128.6 

130.2 

156.8 

127.2 

116.8 

91.9 

1.1.5 

39.3 

971*.  8 

1979 

3,607 

3,703 

3'*.  9 

1*0.3 

1*3.2 

65.5 

lU6.lt 

11*5.7 

163.2 

151*. 7 

136.3 

51.3 

1*5.3 

1.2.2 

1,069.0 

1980 

3,880 

3,776 

1*8.9 

36.1 

68.1 

91.9 

126.5 

151.7 

165.5 

1"*5.7 

lltl.O 

98.6 

68.5 

56.5 

1,199.0 

YEAR 

OK 

RECORD 

=ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 

1ION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«lpc»-' 

1970 

1971 

3.03 

9,087 

125 

20U 

197 

250 

31*9 

522 

538 

51*8 

1*25 

307 

11*6 

135 

313 

.351 

1972 

3.01 

9,180 

132 

171 

257 

3l*9 

1.86 

51*6 

555 

525 

339 

li*6 

126 

13** 

311* 

.352 

1973 

2.98 

9,280 

120 

139 

179 

379 

501. 

576 

551* 

1*63 

3H* 

201 

128 

125 

308 

.31*5 

1974 

2.96 

9,1*28 

126 

120 

133 

2lt0 

1.88 

1.1,5 

533 

1.75 

383 

269 

136 

128 

291 

.326 

1975 

2.93 

9,511* 

163 

137 

131* 

238 

U90 

518 

558 

1*79 

1*01* 

185 

172 

173 

305 

.31*2 

1976 

2.90 

9,706 

208 

173 

178 

388 

1*29 

563 

I.83 

1*29 

329 

302 

211 

175 

323 

.362 

1977 

2.88 

10,227 

lltB 

11*7 

138 

175 

191* 

302 

335 

321 

209 

159 

128 

86 

195 

.218 

1978 

2.85 

10,511 

Bit 

99 

112 

158 

395 

U13 

1*81 

390 

370 

282 

132 

121 

251. 

.28U 

1979 

2.83 

,10,771* 

10U 

13U 

129 

203 

1*38 

1.51 

1*89 

1*63 

1*22 

151* 

11*0 

126 

272 

.305 

1980 

2.80 

10,861* 

Ht5 

115 

202 

282 

376 

1*65 

1*91 

1*33 

1*33 

293 

210 

168 

302 

.338 

AVERAGE 

1871-  IS  K 

2.83 

10,716 

111 

116 

1U8 

211. 

1*03 

1*1*3 

1*87 

1*29 

lt08 

21*3 

161 

138 

276 

.309 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       afpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (conhou.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAM  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Type  _____ 


NORTH  COAST  COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY  WATER   DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■CTn  36.020 

...»  W 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY 3/.  _) 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-,  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     __ 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 

CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

9,756 

80.0 

78.9 

103.1 

97.2 

113.0 

123.2 

122.5 

126.1 

121*.  1 

115.7 

97.2 

83.7 

1,272.7 

1972 

10,155 

92.2 

814.9 

99.9 

105.3 

122.6 

129. c 

135.9 

131*. 2 

125.7 

96.1* 

88.9 

e9.7 

1,305.3 

1973 

10.U3U 

88.6 

80.1* 

91.7 

112.0 

137.6 

H6.1 

ll*5.0 

135.9 

121.1 

101.9 

88.2 

89.1 

1,337.6 

1974 

10,529 

87.9 

81.  U 

88.  U 

111.3 

135.6 

126.7 

131.8 

138.0 

131.1 

ilfc.ll 

78.9 

100.1 

1,325.6 

1975 

10, 5k» 

101.  k 

90.2 

101.2 

99.5 

11*2.5 

11*9.0 

11*6.7 

135.6 

115.5 

111*. 6 

101.5 

103.2 

1,1*00.9 

1976 

10,565 

108.8 

97.1 

109.1 

U0.9 

11(0.2 

155.1* 

139.7 

127.2 

123.1* 

121*.  2 

108.1 

106.7 

1,1*50.8 

1977 

10,631 

9k.5 

68.9 

70.7 

67.9 

66.6 

68.7 

79.2 

76.9 

70.9 

71.3 

63.5 

63.3 

862.1. 

1978 

10,657 

65.9 

60.0 

69.7 

70.0 

98.2 

10i*.6 

108.6 

106.3 

101.5 

9I1.2 

78.7 

77.  fc 

1,035.1 

1979 

10,722 

Ik. 2 

67.7 

75.7 

78.7 

99.2 

111*. 8 

113.1* 

111.1 

100.7 

90.6 

76.5 

78.0 

1,088.6 

1980 

10,  nk 

73.3 

73.5 

80.2 

8I4.5 

109.2 

115.6 

120.1* 

116.5 

101.7 

100.6 

92.7 

81*. 2 

1.152.1. 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•*K»£' 

1970 

1971 

3.7** 

36,1.87 

78 

77 

91 

89 

100 

113 

108 

111 

113 

102 

89 

7*. 

96 

.108 

1972 

3.70 

37,571* 

79 

78 

86 

93 

105 

115 

117 

115 

112 

83 

79 

77 

95 

.106 

1973 

3.66 

38,188 

75 

•5 

77 

98 

116 

128 

122 

115 

106 

86 

77 

75 

96 

.108 

1974 

3.61 

38,010 

75 

76 

75 

98 

115 

111 

112 

117 

115 

97 

69 

85 

96 

.108 

1979 

3.57 

37,61.2 

07 

86 

87 

88 

122 

132 

126 

116 

102 

98 

90 

88 

102 

.111. 

1976 

3.53 

37,311 

91* 

90 

9** 

99 

121 

139 

121 

110 

110 

107 

97 

92 

106 

.119 

1977 

3.51 

37,315 

82 

66 

61 

61 

58 

61 

68 

66 

63 

62 

57 

55 

63 

.071 

1978 

3.1*8 

37,086 

57 

58 

61 

63 

05 

Qfc 

9fc 

92 

91 

82 

71 

67 

76 

.085 

1979 

3.1*6 

.  37,098 

65 

65 

66 

71 

86 

103 

99 

97 

98 

79 

69 

68 

80 

.090 

1980 

3.1*3 

37,000 

6*. 

68 

70 

76 

95 

10* 

105 

102 

92 

88 

Bfc 

73 

85 

•  J9b 

AVERAGE 

3.U6 

37,061 

62 

61. 

66 

70 

89 

100 

99 

97 

91* 

83 

75 

69 

80 

.090 

1/     gpca     -  gallons  per  capita  per  day 

2/       •IPC!      -    ACRE-FEE'  PER  CAPITA  ANNUALLY 

_/  One  outside  service 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 


161 


TABLE     3    (contmu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


3  AN      MATEO 


REDWOOD  CITY 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 

.      .      _      FEDWOOD 

SAN 

FRANCISCO  BAY 

CITY 

Tvos 

MUNICIPAL 

WATER 

DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

55,686 

IHO      5U.965 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE C3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

16,9^9 

15,551 

211 

207 

205 

21*1 

261 

3*2 

367 

389 

372 

288 

277 

20l* 

3. 36H 

1972 

16,803 

15,303 

195 

21U 

217 

260 

387 

368 

351 

1*10 

351 

279 

218 

192 

3,1*2 

1973 

16,815 

15,297 

210 

203 

193 

2l*U 

30 1* 

302 

399 

397 

3U6 

288 

21*0 

189 

3,315 

1974 

16,830 

15, MO 

208 

196 

196 

221 

282 

372 

335 

1*13 

37* 

29 1* 

2l*5 

207 

3,31*3 

1975 

17,252 

15 ,637 

209 

205 

195 

216 

250 

361 

376 

373 

336 

299 

232 

202 

3,25** 

1976 

17,3**0 

15,710 

238 

225 

231 

25** 

303 

382 

385 

383 

23I* 

285 

270 

229 

3,1*19 

1977 

17,763 

16,100 

210 

210 

163 

165 

161* 

187 

201* 

236 

207 

162 

239 

215 

2,362 

1978 

IT.VM 

15,81*2 

11*7 

160 

150 

160 

207 

258 

266 

291 

25 1* 

21*9 

222 

193 

2,557 

1979 

18,153 

16,37"* 

205 

201 

191 

219 

231 

2U3 

298 

31*5 

3U9 

3U0 

320 

219 

3,l6l 

1980 

18,316 

16,681 

218 

219 

239 

21*3 

285 

331 

361 

387 

36*. 

31*9 

320 

223 

3,539 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    *V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

**a&' 

1970 

1971 

3.59 

60,81*7 

112 

121 

109 

132 

138 

187 

195 

206 

201* 

153 

152 

108 

151 

.169 

1972 

3.56 

59,819 

105 

123 

117 

1*5 

209 

205 

189 

221 

196 

150 

121 

10U 

157 

.176 

1973 

3.53 

59,357 

111. 

122 

105 

137 

165 

170 

217 

216 

191* 

157 

135 

103 

153 

.171 

1974 

3.50 

58,905 

Ill* 

119 

107 

125 

151. 

211 

183 

226 

212 

161 

139 

113 

155 

.17* 

1975 

3.1*7 

59,861* 

113 

122 

105 

120 

135 

201 

203 

201 

187 

161 

129 

109 

ll*9 

.167 

1976 

3.W* 

59,650 

129 

130 

125 

li*2 

161* 

213 

208 

207 

131 

15* 

151 

121* 

157 

.176 

1977 

3.1*1 

to, 572 

112 

121* 

87 

91 

87 

103 

109 

126 

111* 

86 

132 

111. 

107 

.120 

1978 

3.38 

58,967 

60 

97 

82 

90 

113 

ll*6 

lW 

159 

lto 

136 

125 

106 

119 

.133 

1979 

3.35 

,60,813 

109 

118 

101 

120 

123 

133 

158 

183 

191 

180 

175 

116 

ll*2 

.159 

1980 

3.32 

60,809 

116 

12U 

127 

133 

151 

181 

192 

205 

200 

185 

175 

118     , 

159 

.178 

AVERAGE 

1971- 19 SO 

3.35 

60,196 

102 

113 

103 

111. 

129 

153 

165 

182 

178 

167 

158 

113 

ll*0 

.157 

gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA 
•tpcs     -    ACRE-FEET  PER  CAPI 


PER  OAY 
TA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (cor.inu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


SAN   FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER    

Typ#  MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

36,25U 
1970  

■  o.n        35  Ml 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)*  S/ 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)  3/ 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

21U.2 

21.8.8 

265.  li 

366.5 

355.8 

222.8 

1673.5 

1972 

193.1 

2L6.3 

319.0 

360.5 

319.8 

205.6 

16UU.3 

1973 

188.0 

233.0 

318.9 

398.8 

310.8 

230.6 

1680.1 

1974 

215.3 

226.2 

299.1- 

365.9 

335.1" 

259.3 

1701.5 

1975 

218.2 

239.8 

368.8 

352.5 

280.1 

229.8 

1689.2 

1976 

232.7 

256.3 

377.6 

377.0 

292.5 

270.6 

1806.7 

1977 

22U.0 

179.8 

181i.9 

200.2 

185.3 

167.2 

lllil.U 

1978 

181.3 

175.6 

239.6 

307.9 

2914.9 

213.3 

lit  12. 6 

1979 

209.3 

217.5 

311.1 

351.lt 

3ltl.lt 

211.8 

16U2.5 

1980 

19>t.l 

208.6 

283.8 

356.6 

342.3 

281.5 

1666.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

•*•? 

1970 

1971 

36,190 

100 

113 

120 

163 

161 

101 

127 

.Ilt2 

1972 

36,120 

89 

112 

145 

161 

1U5 

93 

12U 

.139 

1973 

36 ,060 

88 

106 

Ht5 

178 

llti 

105 

128 

.1U3 

1974 

35 ,990 

101 

103 

136 

l6lt 

153 

118 

130 

.1U6 

197S 

35,930 

103 

109 

168 

158 

128 

105 

129 

.1UU 

1976 

35,860 

108 

117 

173 

170 

13* 

12  It 

1'38 

.155 

1977 

35,800 

106 

82 

85 

90 

85 

77 

87 

.097 

1978 

35,730 

86 

81 

110 

139 

135 

98 

108 

.121 

1979 

35 ,660 

99 

100 

lit  3 

159 

157 

97 

126 

.lltl 

1980 

35 ,600 

91 

96 

131 

162 

158 

130    • 

128 

.1*3 

AVERAGE 
MTi-IMO 

35,663 

92 

92 

128 

153 

150 

108 

121 

.136 

y    open 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 


2/       •Ipci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Records  are  kept  bimonthly. 

4/  Count  was  not  consistent  for  all  years;  population  obtained 
by  assuming  constant  change  downward  betveen  census  years. 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  ARE* 


SAN  FRANCISCO  BAY 


CALIFORNIA  WATER  SERVICE   COMPANY 


WATER  SUPPLIER 

Typ.  COMMERCIAL  WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

26,053 

'""  

...»        2"^10 
SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE 13 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORp 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

8 

.337 

92.6 

92.3 

106.lt 

115.0 

lll0.lt 

165.8 

171.6 

170.5 

157.6 

132.7 

105.8 

90.3 

15lll.0 

1972 

8 

,<t53 

93. 1» 

89.6 

122.7 

125.8 

161.2 

166.5 

178.9 

172.3 

lUl.2 

106.5 

91.8 

93.3 

15U3.2 

1973 

! 

515 

95.0 

87.6 

96.2 

137.1 

165.3 

180.7 

180.9 

162.8 

11.6.2 

llU.l 

90.U 

87.1 

15ll3.1l 

1974 

8 

615 

90.5 

82.7 

95.0 

10li.2 

152.6 

l65.lt 

169.5 

172.6 

15lt.5 

130.1 

93.  U 

9k. 0 

150U.5 

1975 

8 

668 

97.8 

82.6 

93.3 

98.1 

155.6 

165.0 

168.0 

169.7 

150.5 

113.7 

98.7 

10U.2 

lll97.2 

1976 

8 

720 

111.2 

98.2 

118.7 

12lt.8 

166.6 

176.1 

173.5 

1I18.O 

1UU.8 

130.8 

109.5 

110.6 

1612.8 

1977 

8 

865 

96.7 

7T.li 

79.6 

82.5 

77.8 

95.7 

107.lt 

102.0 

80.8 

80.0 

68.9 

66.2 

1015.0 

1978 

8 

883 

71.5 

6U.2 

78.3 

77.9 

126.2 

136.0 

lltlt.5 

lltl.l 

125.2 

120.5 

89.  It 

83.6 

1258.lt 

1979 

8 

969 

81.2 

73.0 

85.7 

9U.1 

129.9 

1U8.0 

1U9.O 

1U5.8 

138.1 

107.0 

80.lt 

86.6 

1318.8 

1980 

9 

169 

81».7 

87.0 

95.2 

109.7 

132.9 

llt9.2 

155.6 

15U.1 

137.5 

128.2 

106.9 

91.lt 

llt32.lt 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY 

gpcd)     JV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

apcd- 

•UK**' 

1970 

1871 

3.UU 

28,679 

10k 

115 

120 

13* 

158 

193 

193 

192 

183 

1U9 

123 

102 

l*T 

.165 

1972 

3.36 

28,lt02 

106 

109 

139 

1U8 

183 

195 

203 

196 

166 

121 

108 

106 

1U8 

.166 

1973 

3.29 

28 ,01lt 

109 

112 

111 

163 

190 

215 

208 

187 

17lt 

131 

108 

100 

151 

.169 

1974 

3.22 

27,7lt0 

105 

106 

110 

125 

177 

199 

197 

201 

186 

151 

112 

109 

U»9 

.167 

197  S 

3. 1U 

27,218 

116 

108 

111 

120 

181* 

202 

199 

201 

181* 

135 

121 

123 

151 

.169 

1976 

3.07 

26 ,770 

13U 

126 

lit  3 

155 

201 

219 

209 

178 

180 

158 

136 

133 

165 

.185 

1977 

3.00 

26,595 

117 

10li 

97 

103 

9>4 

120 

130 

12lt 

101 

97 

86 

80 

105 

.118 

1978 

2.92 

25,938 

89 

88 

97 

100 

157 

175 

180 

175 

161 

150 

115 

101* 

133 

.11*9 

1979 

2.85 

25,562 

102 

102 

108 

123 

16U 

193 

188 

18U 

180 

135 

105 

109 

lltl 

.158 

1980 

2.78 

25,lt6l 

107 

118 

121 

lltlt 

168 

195 

197 

195 

180 

162 

1U0 

116   , 

151* 

.172 

kVERAGE 

1971- 19>0 

2.85 

25,651* 

99 

103 

109 

122 

163 

188 

188 

185 

17*. 

1U9 

120 

110 

11*3 

.160 

1/     gpco 
y     sfpci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       □ 
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TABLE    3    (continued) 
WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 


CALIFORNIA  WATER  SERVICE   COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.™         78'991 

,Q»n  77,561 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE 13 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

22,558 

271.7 

256.3 

290.1 

323.6 

1.17.6 

U70.8 

50U.0 

U9U.8 

U31.2 

380.2 

298.9 

258.3 

U.397.5 

1972 

22, 69U 

266.0 

2U6.7 

3U3.7 

365.0 

1.67.7 

U72.1 

512.2 

U9U.2 

399.0 

287.1 

2U5.O 

253.2 

U, 351.9 

1973 

22,837 

250.8 

228.8 

257.6 

375.6 

U65.lt 

505.1 

509.1 

U7U.3 

U13.3 

312.5 

250.1 

261.5 

U,30U.l 

1974 

23.0U9 

2U8.8 

239.5 

28U.5 

311.6 

U73.8 

U75.6 

1*87.6 

U77.9 

Ul8.9 

357.0 

258.5 

269.2 

U.302.9 

1975 

23,187 

263.3 

236.6 

265.5 

282.7 

U61.1 

U83.3 

U99.U 

U85.0 

U36.3 

330.7 

29U.0 

299.0 

U.336.9 

1976 

23,339 

321.0 

27k.  7 

329.1 

361.2 

U9U.2 

521.1. 

519.0 

U32.8 

U19.0 

371.5 

302.3 

303.6 

U.6U9.8 

1977 

23.U89 

270.0 

216.1 

233.7 

2U8.2 

235.8 

288.2 

320.0 

307.8 

266.0 

257.0 

201*.  8 

198.3 

3.0U5.9 

1978 

23,870 

207.0 

138.1 

222.1 

220.6 

362.7 

UlO.l 

U29.6 

U26.1 

392.6 

375.8 

292.5 

260.6 

3,787.8 

1979 

23,992 

Sb3.li 

215.5 

2U9.1 

285.5 

398.6 

U60.9 

U66.7 

UU8.6 

U37.8 

333.6 

266.0 

27U.3 

U, 080.0 

1980 

2U.007 

266.8 

255.5 

290.8 

330.1 

U06.O 

U6U.0 

U56.U 

1.60.8 

U57.6 

U19.5 

351.8 

311.7 

U.U71.0 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*»oaF 

1970 

1971 

3.7U 

8U.367 

10U 

108 

111 

128 

160 

186 

193 

189 

170 

1U5 

118 

99 

1U3 

.160 

1972 

3.70 

83,968 

102 

101 

132 

1U5 

180 

187 

197 

190 

158 

110 

97 

97 

1U2 

.159 

1973 

3.66 

83,583 

97 

98 

99 

150 

180 

201 

196 

183 

165 

121 

100 

101 

lUl 

.158 

1974 

3.62 

83.U37 

96 

103 

110 

12U 

183 

190 

189 

185 

167 

138 

103 

10U 

lUl 

.158 

1975 

3.59 

83.2U1 

102 

102 

103 

113 

179 

19U 

19U 

188 

175 

128 

118 

116 

1U3 

.l6p 

1976 

3.55 

82,853 

125 

llU 

128 

1U5 

192 

210 

202 

169 

169 

1U5 

122 

118 

153 

.171 

1977 

3.51 

82.UU6 

106 

9U 

91 

100 

92 

117 

125 

120 

108     - 

101 

83 

78 

101 

.113 

1978 

3.U7 

82 ,829 

81 

81 

86 

89 

1U1 

165 

167 

166 

158 

1U6 

118 

101 

125 

.lUo 

1979 

3.UU 

,82,532 

95 

93 

97 

115 

156 

186 

182 

175 

177 

130 

107 

107 

135 

.151 

1980 

3.U0 

81,581. 

105 

108' 

115 

135 

161 

190 

180 

182 

187 

166 

1UU 

123 

150 

.168 

AVERAGE 

H71-1SM 

3.1.1. 

82,315 

9U 

9U 

99 

113 

153 

180 

176 

17  u 

17U 

1U7 

123 

110 

137 

.153 

1/       SPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
1/       ttpc*     -    ACRE-FEtt  PER  CAPITA  ANNUALL 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SOUTH  SAN  FRANCISCO,   BROADMOOR,   AND  COLMA- 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 


CALIFORNIA  WATER  SERVICE   COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION :    So.   S.F.   and  Colma 

1,7 -163 

49.788 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITYf  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  _^^^^_^^^^^^^^^^___^^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

Westborough  Co.  Water  District 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

1971 

13,268 

210.1 

195.lt 

233.1 

240.1 

273.9 

300.8 

286.6 

300.7 

307.9 

274.2 

215.8 

203.7 

3.0U2.3 

1972 

13,302 

211.2 

189.7 

235.7 

25lt.l 

300.9 

307.1 

306.2 

318.2 

281.4 

232.6 

19ll.lt 

195.8 

3,027.3 

1973 

13,379 

210.lt 

187.6 

21U.3 

261.7 

312.6 

322.3 

311.lt 

295.1 

266.  It 

233.3 

194.4 

188.3 

2,997.8 

1974 

13,1*63 

194.3 

178.5 

201.9 

217.3 

293.lt 

295.7 

295.lt 

292.0 

280.1 

272.7 

206.5 

197.6 

2,925.1* 

1975 

13,448 

210.8 

188.9 

215.6 

217.lt 

298.U 

301.8 

275.8 

286.8 

271.lt 

233.6 

201.  T 

214.1 

2,916.3 

1976 

13,U57 

219.8 

191.2 

225.3 

244.9 

297.2 

30U.6 

281.1 

261.5 

256.2 

248.3 

213.0 

21U.0 

2,957.1 

1977 

13,1*85 

200.2 

163.7 

173.9 

166.8 

165.0 

181.  U 

183.7 

189.5 

175.6 

l68.lt 

1I18.6 

141.9  • 

2,058.7 

1978 

13,613 

11.6.2 

135.0 

161.9 

160.0 

225.9 

2lt2.lt 

230.2 

246.2 

2U0.7 

224.7 

185.  It 

lT2.lt 

2,371.0 

1979 

13,726 

172.lt 

159.2 

176.7 

191.6 

237.7 

259.9 

249.9 

269.7 

253.1 

219.8 

182.3 

182.7 

2,560.0 

1980 

13,887 

187.0 

180.0 

206.1 

227.0 

253.9 

267.1 

256.1 

261.9 

239.2 

238.7 

200.3 

190.6 

2,707.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

W 

1970 

1971 

3.70 

1*9,092 

138 

142 

153 

163 

ISO 

201* 

188 

198 

209 

180 

ll*7 

134 

170 

.190 

1972 

3.67 

1*8,818 

140 

134 

156 

17U 

199 

210 

202 

210 

192 

15". 

133 

129 

169 

.189 

1973 

3.65 

1*8,833 

139 

137 

ll*2 

179 

206 

220 

206 

195 

182 

IS"* 

133 

124 

168 

.188 

1974 

3.63 

1*8,871 

128 

130 

133 

1U8 

191* 

202 

195 

193 

191 

180 

l4l 

130 

164 

.184 

1975 

3.60 

1*8,1*13 

1U0 

139 

111  It 

150 

199 

208 

181* 

191 

187 

156 

139 

143 

165 

.185 

1976 

3.58 

1.8,176 

11*7 

137 

151 

169 

199 

211 

188 

175 

177 

166 

11*7 

143 

168 

.188 

1977 

3.56 

li8,007 

135 

122 

117 

116 

111 

126 

123 

127 

122 

113 

103 

95 

117 

.131 

1978 

3.53 

1*8,051* 

98 

100 

109 

111 

152 

168 

155 

165 

167 

151 

129 

116 

135 

.151 

1979 

3.51 

U8.178 

115 

118 

118 

133 

159 

180 

167 

181 

179 

11*7 

126 

122 

146 

.164 

1980 

3.1*9 

1*8,1*33 

125 

128 

137 

156 

169 

18U 

171 

17U 

165 

159 

138 

127       ' 

153 

.171 

IVERAGE 

1971- 1850 

3.51 

1*8,222 

113 

115 

121 

133 

160 

177 

164 

173 

170 

152 

131 

122 

145 

.162 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       alpca      -    ACRE-FEfcT   PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Broadmoor  system  was  combined  with  South  San  Francisco  system 
1980.   Data  for  both  systems  were  integrated  back  to  1971. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (cont.nu.d! 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


C0UNTY       SANTA    BARBARA 


CARPINTERIA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL  COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CARPINTERIA  COUNTY  WATER  DISTRICT 


COUNTY  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

6-982 

IMP         "MS" 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY U 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Bj 

PARTLY  IN  CrTY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

3/ 
TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)    — 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

*/ 

1S71 

59.2 

62.9 

78.4 

105.8 

96.0 

69.6 

471.9 

1972 

59.7 

77.2 

102.2 

119.2 

103.9 

68.7 

530.9 

1973 

61.6 

71.0 

102.1 

129.8 

105.0 

78.4 

547.9 

1974 

66.8 

72.3 

111.9 

131.6 

111.5 

84.7 

578.8 

1975 

77.3 

72.7 

104.8 

136.0 

121.5 

100.7 

613.0 

1976 

101.8 

96.6 

144.7 

157.3 

106.4 

90.3 

697.1 

1977 

83.4 

85.9 

100.2 

120.0 

117.7 

95.2 

602.4 

1978 

38.4 

38.4 

36.2 

36.3 

57.8 

57.8 

72.9 

73.0 

59.7 

59.8 

44.9 

45.0 

620.2 

1979 

36.4 

36.3 

40.3 

40.3 

70.0 

70.0 

69.6 

69.6 

64.7 

64.8 

48.1 

48.2 

658.3 

1980 

40.3 

40.3 

47.4 

47.5 

63.4 

63.4 

81.3 

81.4 

62.6 

62.7 

53.8 

53.9 

698.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•»<*£' 

1970 

1971 

9,175 

109 

112 

140 

185 

172 

124 

141 

.158 

1972 

9,230 

108 

137 

182 

208 

185 

122 

157 

.176 

1973 

9,465 

110 

123 

177 

221 

182 

136 

159 

.178 

1974 

10,725 

106 

111 

171 

198 

170 

129 

148 

.166 

1975 

11,575 

113 

103 

148 

190 

172 

14  3 

145 

.162 

1978 

12,100 

140 

131 

196 

210 

144 

122 

157 

.176 

1977 

12,375 

114 

114 

133 

156 

156 

126 

133 

.149 

1978 

13,250 

93 

104 

88 

91 

141 

145 

177 

178 

150 

146 

113 

110 

128 

.143 

1979 

,13,300 

88 

97 

98 

101 

170 

175 

169 

169 

162 

157 

121 

117 

136 

.152 

1980 

13,825 

94 

101 

111 

115 

148 

153 

190 

190 

151 

146 

130 

126 

138 

.155 

AVERAGC 
1ITIHH 

13,458 

92 

101 

99 

102 

153 

158 

179 

179 

154 

150 

121 

118 

134 

..150 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       ilpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

V      BI-MONTHLY   BILLING  OPERATION   BY  THE  CITY  OF  CARPINTERIA 
4/      DATA  NOT  AVAILABLE 

12—77656 


METERED        |x) 


FLAT  RATE     □ 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (continued) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA   BARBARA 


KOLETA      (UNINCORPORATED) 


HYDROLOGIC    STUDY   ARE* 


CENTRAL  COAST 


WATER  SUPPLIER 
Type  


COUNTY  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 NA 

NA 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER   Unlnrorporatfri    Arpa   Weal-    nf   rh« 

City  of  Santa  Barbara  Known  as  Goleta 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

207.9 

220.4 

273.8 

366.0 

439.5 

321.7 

532.9 

437.1 

392.3 

248.2 

301.5 

140.8 

3,882.1 

1972 

171.6 

204.2 

382.8 

366.8 

442.5 

392.1 

493.7 

390.0 

387.9 

197.5 

137.3 

74.5 

3,640.9 

1973 

213.6 

132.1 

183.7 

321.2 

397.8 

345.7 

406.5 

353.5 

319.6 

267.3 

202.2 

178.3 

3.321.5 

1974 

190.6 

237.0 

225.1 

308.3 

422.3 

415.9 

421.3 

332.5 

383.0 

283.8 

233.3 

164.3 

3,567.4 

1975 

231.4 

180.9 

206.6 

282.4 

380.5 

378.3 

444.5 

387.6 

420.2 

317.6 

283.7 

313.1 

3,826.8 

1976 

366.6 

254.8 

283.4 

308.1 

469.0 

452.2 

451.5 

452.4 

220.4 

260.4 

309.3 

351.3 

4.179.4 

1977 

178.4 

250.5 

306.0 

332.1 

287.1 

366.7 

434.1 

340.7 

316.8 

329.0 

306.5 

226.6 

3,674.5 

1978 

187.2 

175.5 

177.1 

186.2 

241.3 

320.5 

361.4 

345.5 

320.6 

303.3 

261.2 

218.1 

3.097.9 

1979 

195.6 

192.7 

197.2 

224.8 

275.7 

325.1 

371.4 

367.6 

343.9 

310.5 

267.8 

235.9 

3.308.2 

1980 

212.0 

211.7 

218. 0 

254.7 

298.3 

341.9 

370.8 

359.6 

332.7 

310.3 

285.9 

263.7 

3,459.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•tpc*-' 

1970 

1971 

66,429 

101 

118 

133 

184 

213 

161 

259 

212 

197 

121 

151 

68 

160 

.179 

1972 

68,450 

81 

103 

180 

179 

209 

191 

233 

184 

189 

93 

67 

35 

145 

.162 

1973 

70,490 

98 

67 

84 

152 

182 

163 

186 

162 

151 

122 

96 

82 

129 

.144 

1974 

72,561 

85 

117 

100 

142 

188 

191 

187 

148 

153 

126 

107 

73 

135 

.151 

1975 

74,583 

100 

87 

89 

126 

165 

169 

192 

168 

188 

137 

127 

135 

141 

.158 

1978 

74,353 

159 

118 

123 

138 

203 

203 

196 

196 

99 

113 

139 

152 

154 

.172 

1977 

74,265 

77 

120 

133 

149 

125 

165 

189 

148 

142 

143 

138 

98 

136 

.152 

1978 

74,283 

81 

84 

77 

84 

105 

144 

157 

150 

144 

132 

117 

95 

114 

.128 

1979 

74,089 

85 

93 

86 

101 

120 

146 

162 

160 

155 

135 

120 

103 

122 

.137 

1980 

73,994 

92 

102 

95 

115 

130 

154 

162 

157 

150 

135 

129 

115  i 

128 

.143 

AVERAGE 
1»7I-1»M 

74,122 

86 

93 

86 

100 

118 

148 

160 

156 

150 

134 

122  - 

104 

121 

.136 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       Ifpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      fj 


COMBINATION       g] 
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TABLE     3    (contmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA   BARBARA 


HYOROLOGIC    STUOV  AREA 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


CENTRAL   COAST 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

«™         25'28* 

UN        26,267 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  *t  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIOE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

65.5 

64.9 

79.0 

104.6 

131.6 

118.7 

139.1 

130.3 

123.4 

100.3 

72.0 

63.8 

1,193.2 

1971 

5,981 

5,953 

66.4 

65.8 

87.1 

98.1 

105.8 

118.1 

138.9 

138.6 

124.7 

106.6 

81.3 

69.7 

1,201.1 

1972 

5,981 

5,965 

69.2 

74.9 

99.0 

110.3 

129.5 

135.4 

145.9 

131.5 

114.9 

88.9 

65.4 

64.2 

1,229.1 

1973 

6.004 

5.976 

62.2 

52.6 

63.2 

90.9 

115.0 

127.5 

126.3 

122.6 

97.1 

92.2 

70.3 

64.0 

1,083.9 

1974 

6,018 

5,990 

62.3 

65.8 

65.3 

77.9 

112.3 

120.8 

127.5 

115.2 

117.7 

95.6 

74.4 

71.4 

1,106.2 

1975 

6,0*3 

6,015 

69.3 

61.5 

68.3 

74.2 

111.7 

115.5 

119.1 

117.9 

100.0 

88.8 

77.5 

71.7 

1,075.5 

1976 

6,097 

6,068 

84.2 

63.4 

76.8 

79.2 

108.3 

121.3 

118.2 

107.7 

84.9 

78.8 

76.3 

81.3 

1,080.4 

1977 

6,269 

6,240 

67.6 

71.3 

77.5 

91.3 

80.7 

101.2 

119.2 

113.4 

101.2 

93.4 

82.7 

75.4 

1,074.9 

1978 

6,442 

6,380 

63.6 

59.1 

65.8 

65.2 

105.9 

109.2 

109.5 

115.6 

92.0 

100.4 

79.6 

68.2 

1,034.1 

1979 

6,700 

6,634 

66.7 

62.6 

71.3 

85.0 

117.3 

122.0 

128.5 

125.6 

120.7 

101.0 

77.6 

86.1 

1,164.4 

1980 

6,844 

6,782 

75.0 

70.0 

73.3 

98.2 

109.7 

132.3 

135.5 

133.4 

121.2 

106.0 

93.1 

82.4 

1,230.1 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped-/ 

w 

1970 

23,923 

88 

97 

107 

146 

177 

165 

188 

176 

172 

135 

100 

86 

137 

.153 

1971 

3.97 

23,723 

90 

99 

118 

138 

144 

166 

189 

188 

175 

145 

114 

95 

139 

.156 

1972 

3.95 

23,665 

94 

109 

135 

155 

177 

191 

199 

179 

162 

121 

92 

88 

142 

.159 

1973 

3.93 

23,623 

85 

80 

86 

128 

157 

180 

172 

167 

137 

126 

99 

87 

126 

.141 

1974 

3.85 

23,173 

87 

101 

91 

112 

156 

174 

177 

160 

169 

133 

107 

99 

131 

.147 

1975 

3.76 

22,723 

98 

97 

97 

109 

159 

169 

169 

167 

147 

126 

114 

102 

130 

.146 

1976 

3.76 

22,923 

118 

95 

108 

115 

152 

176 

166 

152 

123 

111 

111 

114 

129 

.144 

1977 

3.70 

23,223 

94 

110 

108 

131 

112 

145 

166 

158 

145 

130 

119 

105 

127 

.142 

1978 

3.69 

23,773 

86 

89 

89 

91 

144 

153 

149 

157 

129 

136 

112 

93 

119 

.133 

1979 

3.62 

24,273 

89 

92 

95 

117 

156 

168 

171 

167 

166 

134 

107 

114 

131 

.147 

1980 

3.64 

24,933 

97 

100 

95 

131 

142 

177 

175 

173 

162 

137 

124 

107 

135 

.151 

AVERAGE 

WTt-IMO 

3.65 

24,326 

91 

94 

93 

113 

147 

166 

165 

166 

152 

136 

114 

105 

128 

.143 

y       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

1/      ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA    BARBARA 


HONTECITO  (UNINCORPORATED) 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL  COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typs  _^^^_ 


COUNTY  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

"»™    NA 

1—0  "A 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  tJ  CITY .  .  .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

Other   Unincorporated  Area   East   of   the 
City  of   Santa    Barbara   Known   as  Monteclto 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

2,694 

1,303.5 

1972 

2,722 

1,357.8 

1973 

2,817 

973.2 

1974 

2,832 

953.3 

197S 

2,841 

1,043.5 

1976 

2,850 

1,037.3 

1977 

2,856 

936.6 

1978 

2,892 

971.0 

1979 

2,964 

1,054.3 

1980 

1,102.5 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    * 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9PCd- 

-P-i' 

1970 

1971 

3.11 

8,367 

427 

.478 

1972 

3.14 

8,534 

435 

.487 

1973 

3.09 

8,700 

306 

.343 

1974 

3.11 

8,800 

297 

.333 

197S 

3.13 

8,900 

321 

.360 

1976 

3.18 

9,060 

313 

.351 

1977 

3.23 

9,220 

278 

.311 

1978 

3.27 

9,470 

281 

.315 

1979 

3.28 

,  9,730 

297 

.333 

1980 

10,000 

301 

.337 

A  VERA  OX 

H7t-WS0 

9,733 

293 

.328 

y      oped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      slpcs     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (cootinu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  BARBARA 


SANTA   BARBARA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CENTRAL   COAST 


SANTA  BARBARA 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

70.215 

i960  74,542 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  *i  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE L£j 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  _______^_^^_^^_^^^^__ 

OTHER  WATER  SERV ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

246.4 

261.4 

313.0 

407.4 

497.7 

495.4 

578.9 

521.0 

476.1 

390.3 

287.5 

245.3 

4,720.4 

1971 

235 

252 

372 

373 

422 

402 

506 

583 

495 

421 

338 

277 

4,676 

1972 

274 

245 

417 

439 

471 

479 

495 

541 

437 

377 

282 

286 

4,743 

1973 

279 

194 

303 

376 

406 

466 

492 

483 

389 

386 

304 

265 

4,343 

1974 

245 

291 

272 

352 

435 

443 

520 

460 

423 

361 

338 

269 

4,409 

1975 

313 

252 

286 

335 

462 

405 

497 

498 

462 

425 

388 

379 

4,702 

1976 

427 

291 

341 

358 

445 

510 

488 

491 

335 

316 

330 

375 

4,707 

1977 

254 

272 

343 

374 

301 

372 

456 

379 

388 

355 

350 

298    , 

4,142 

1978 

267 

232 

267 

238 

390 

418 

474 

452 

375 

363 

284 

274 

4,034 

1979 

253 

221 

276 

326 

424 

471 

501 

530 

486 

347 

304 

337 

4,476 

1980 

zza 

241 

326 

409 

389 

488 

515 

505 

418 

426 

402 

349 

4,741 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

4*0»*' 

1970 

69,469 

114 

134 

145 

195 

231 

238 

269 

242 

228 

181 

138 

114 

186 

.208 

1971 

69,005 

110 

130 

174 

180 

197 

194 

237 

273 

239 

197 

163 

129 

186 

.208 

1972 

68,347 

129 

124 

197 

214 

222 

234 

234 

255 

213 

178 

138 

135 

190 

.213 

1973 

68,554 

131 

101 

143 

183 

191 

227 

232 

227 

189 

182 

148 

125 

174 

.195 

1974 

70,422 

112 

148 

125 

167 

199 

210 

238 

211 

200 

165 

160 

123 

172 

.193 

1975 

70,546 

143 

128 

131 

158 

211 

191 

227 

228 

218 

194 

183 

173 

183 

.205 

1976 

72,246 

191 

139 

152 

165 

199 

235 

218 

219 

155 

141 

152 

167 

178 

.199 

1977 

72,487 

113 

134 

153 

172 

134 

171 

203 

169 

178 

158 

161 

133 

157 

.176 

1978 

73,328 

117 

113 

117 

108 

172 

190 

209 

199 

170 

160 

129 

121 

151 

.169 

1979 

,72,556 

112 

109 

123 

150 

189 

216 

223 

,236 

.223 

154 

140 

150 

169 

.189 

1980 

73,325 

120 

113 

143 

186 

171 

222 

227 

222 

190 

187 

183 

154   , 

177 

.198 

AVERAGE 

t»7«-!M0 

73,070 

116 

112 

128 

148 

177 

209 

220 

219 

194 

167 

151 

142 

166 

.186 

y     goo 

2/      I'pca 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (continu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  BARBARA 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


fF.NTRAT.    COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


SANTA  MARIA 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

««  32'7*9 

ia«n  39.250 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  *i  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     , D 

OTHER  ^^^^^^_____^_^^^_^^_^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

116.2 

121.8 

136.0 

244.1 

248.0 

228.0 

277.0 

239.7 

234.9 

201.0 

129.7 

120.3 

2,296.7 

1971 

114.6 

145.4 

189.2 

202.7 

196.1 

239.0 

280.6 

256.6 

227.9 

199.0 

154.2 

127.2 

2,332.5 

1972 

132.8 

147.8 

226.8 

207.2 

267.5 

270.0 

248.9 

262.1 

229.8 

165.4 

132.4 

129.6 

2,420.3 

1973 

107.6 

97.6 

154.4 

190.1 

214.5 

271.7 

260.9 

286.0 

203.4 

198.7 

152.6 

120.2 

2.257.7 

1974 

113.2 

142.6 

131.4 

171.1 

254.3 

247.3 

274.8 

282.5 

211.9 

200.1 

163.3 

143.7 

2.341.2 

1975 

161.6 

124.9 

130.0 

160.8 

253.5 

250.9 

276.9 

279.1 

211.0 

200.1 

174.8 

181.6 

2,405.2 

1976 

213.3 

133.8 

200.8 

201.8 

239.9 

308.0 

299.5 

254.1 

207.0 

180.7 

189.5 

204.5 

2.632.9 

1977 

140.5 

162.8 

176.6 

207.8 

179.4 

234.0 

268.5 

258.4 

239.0 

200.3 

204.6 

176.0  i 

2.446.9 

1978 

119.1 

121.7 

150.6 

123.1 

255.5 

285.0 

272.7 

301.8 

236.0 

226.2 

172.1 

162.2 

2.426.0 

1979 

135.4 

125.6 

154.0 

198.0 

273.1 

312.2 

296.1 

320.9 

241.5 

219.9 

187.3 

189.0 

2.653.0 

1980 

150.0 

145.2 

162.9 

250.9 

277.1 

299.1 

313.1 

291.7 

252.5 

281.4 

217.4 

211.3 

2,852.6 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    * 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pod!-' 

«W 

1970 

32,792 

114 

133 

134 

248 

244 

232 

272 

236 

239 

198 

132 

118 

192 

.215 

1971 

32,741 

113 

159 

175 

206 

193 

243 

276 

253 

232 

196 

157 

12S 

195 

.218 

1972 

32,707 

131 

156 

224 

211 

264 

275 

245 

259 

234 

163 

135 

128 

202 

.226 

1973 

32,978 

105 

106 

151 

192 

210 

275 

255 

280 

206 

194 

154 

118 

188 

.211 

1974 

32,929 

111 

155 

129 

173 

249 

250 

269 

277 

215 

196 

170 

141 

195 

.218 

1975 

33,268 

157 

134 

126 

161 

246 

251 

265 

271 

211 

194 

175 

176 

198 

.222 

1976 

34,468 

200 

134 

188 

195 

225 

298 

280 

238 

200 

169 

183 

191 

209 

.234 

1977 

35,383 

128 

164 

161 

196 

163 

220 

245 

236 

225 

183 

193 

160 

189 

.212 

1978 

37,100 

104 

117 

131 

111 

222 

256 

237 

262 

212 

197 

155 

141 

179 

,200 

1979 

,  38,600 

113 

116 

129 

171 

228 

270 

247 

268 

209 

184 

162 

158 

188 

,211 

1980 

39,685 

122 

126 

132 

211 

225 

251 

255 

237 

212 

229 

183 

172 

196 

,220 

AVERAGE 
H7I-  MM 

38,462 

113 

120 

131 

164 

225 

259 

246 

256 

211 

203 

167 

157 

188 

,211 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        0 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 
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TABLE   3  (to.n.utd) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA   CLARA 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ« 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

"'68t 

21,62? 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CO 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ^^^_^_^_^^________^_____ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3,232 

3,209 

51 

till 

38 

83 

80 

104 

112 

115 

100 

89 

51 

1.2 

909 

1971 

3,366 

39 

k5 

1.3 

60 

72 

101 

121. 

123 

105 

80 

1.8 

U3 

883 

1972 

3,715 

35 

u 

76 

77 

112 

117 

121 

13* 

112 

89 

50 

37 

1,001. 

1973 

3,729 

kk 

1*3 

38 

1.7 

99 

118 

133 

13U 

121. 

91 

51. 

39 

961. 

1974 

3,81.9 

1.6 

1*1* 

1.2 

57 

80 

127 

131 

133 

138 

98 

68 

1.9 

1,013 

1975 

k,0kk 

55 

53 

1.9 

58 

76 

135 

lkg 

H.5 

11.6 

128 

51 

73 

1,118 

1976 

l*,l450 

57 

71. 

53 

92 

115 

120 

138 

1U8 

115 

101 

102 

60 

1,175 

1977 

5,065 

62 

63 

52 

62 

78 

98 

121. 

131 

121. 

123 

75 

57- 

1,01.9 

1978 

5,273 

59 

55 

51 

57 

96 

167 

1U2 

195 

11.5 

151    • 

100 

76 

l,29li 

1979 

5,501 

58 

64 

58 

87 

113 

171 

215 

178 

211 

H.7 

79 

96 

1,1.77 

1980 

5,900 

5,8oo 

65 

86 

69 

80 

138 

161 

198 

189 

162 

K»7 

11.3 

82 

1.520 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

At 

gpcd- 

+Jt 

1970 

3.953 

12,800 

129 

123 

96 

216 

202 

271 

282 

290 

260 

22U 

133 

106 

195 

.218 

1971 

3.928 

13,200 

95 

122 

105 

152 

176 

255 

303 

301 

265 

196 

121 

105 

183 

.205 

1972 

3.903 

lit, 500 

78 

105 

169 

177 

2l<9 

269 

269 

298 

257 

198 

115 

82 

189 

.212 

1973 

3.879 

ll>,500 

98 

106 

85 

108 

220 

271 

296 

298 

285 

202 

121. 

87 

182 

.201. 

1974 

3.85U 

lU ,800 

100 

106 

92 

128 

17* 

286 

286 

290 

311 

2lU 

153 

107 

188 

.211 

1975 

3.829 

15,500 

111. 

122 

102 

125 

158 

290 

310 

302 

31U 

266 

110 

152 

198 

.222 

1970 

3.80U 

16,900 

109 

151 

101 

181 

220 

237 

263 

282 

227 

193 

201 

115 

190 

.213 

1977 

3.779 

19,100 

105 

118 

88 

108 

132 

171 

1    209 

221 

216 

208 

131" 

96 

150 

.168 

1978 

3.755 

19,800 

96 

99 

83 

96 

156 

28l 

231 

318 

21.1. 

2U6 

168 

12U 

179 

.200 

1979 

3.730 

20,500 

91 

111 

91 

11.1 

178 

278 

338 

280 

31.3 

231 

128 

151 

197 

.221 

1980 

3.705 

21,900 

96 

135- 

102 

122 

203 

2k  5 

292 

278 

2>»T 

217 

218 

121 

190 

.213 

AVERAGE 

mt-mo 

3.730 

20,733 

91. 

115 

92 

120 

179 

268 

287 

292 

278 

231 

171 

132 

189 

.212 

y    9pc<i 

2/      •'pes 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (contmu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


HYOROLOGIC    STUOY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


COMMERCIAL  WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

„Tn        25.062 

IMP      85.T69 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY .  Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LZ) 

PARTLY  IN  CfTY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY; 


YEAH 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

13,792 

152 

168 

203 

281* 

388 

1*61* 

1*93 

1*65 

1*22 

323 

215 

158 

3,735 

1972 

13,381 

166 

158 

307 

3U6 

1*55 

1*71 

51*9 

U65 

379 

217 

156 

164 

3,833 

1973 

lit  ,191* 

160 

11*3 

168 

31*8 

1*70 

530 

528 

1*93 

1*18 

261 

191* 

176 

3,889 

1974 

11*. 535 

163 

163 

203 

258 

1*63 

1*95 

519 

510 

1*33 

308 

187 

173 

3,875 

1975 

1U.667 

180 

159 

182 

221 

1*50 

511 

523 

1*88 

l»08 

269 

218 

19I* 

3,803 

1976 

lit,  961* 

21.5 

200 

259 

337 

522 

51*0 

555 

1*35 

1*00 

301* 

226 

21*1. 

1*. 267 

1977 

15,111 

183 

170 

180 

255 

207 

33"* 

363 

361 

281 

269 

191 

IUI4     . 

2,91*3 

1978 

15,320 

136 

138 

174 

191* 

1*01 

1*38 

1*90 

1*58 

1*20 

368 

21.8 

208 

3,673 

1979 

15,1*78 

181* 

156 

187 

262 

1*22 

50l* 

526 

503 

1*61* 

309 

190 

202 

3,911 

1980 

15,575 

176 

181 

209 

29>* 

1*13 

1.83 

493 

515 

1.29 

380 

295 

223 

■*,091 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mJt 

1970 

1971 

3.81. 

52,961 

93 

113 

121. 

179 

236 

292 

300 

283 

266 

197 

135 

96 

193 

.216 

1972 

3.92 

54,4l4 

98 

100 

182 

212 

270 

209 

325 

276 

232 

129 

96 

97 

192 

.215 

1973 

3.99 

56,63"* 

91 

90 

96 

205 

268 

312 

301 

28l 

21*6 

ll*9 

114 

100 

188 

.211 

1974 

4.07 

59,157 

89 

98 

111 

11.5 

252 

279 

283 

278 

21*1* 

168 

105 

94 

179 

.200 

1975 

It. lit 

60,721 

96 

ojl 

97 

121 

239 

281 

278 

259 

221* 

11*3 

120 

103 

172 

.193 

1976 

It. 21 

62,998 

125 

109 

133 

178 

267 

286 

281* 

223 

212 

156 

120 

125 

185 

.207 

1977 

It. 29 

61., 826 

91. 

91* 

90 

131 

.103 

172 

181 

180 

lit  It 

134 

98 

72 

121* 

.139 

1978 

I4.36 

66,795 

66 

7* 

01* 

97 

194 

219 

237 

221 

210 

178 

12*. 

100 

151 

.169 

1979 

U.ltU 

|  68,722 

86 

81 

88 

127 

198 

21*1* 

21*8 

236 

225 

145 

92 

95 

156 

.175 

1980 

4.51 

70,232 

81 

89 

96 

1U0 

190 

229 

226 

237 

201* 

175 

140 

102     , 

159 

.178 

AVERAGE 

1)71- KM 

U.UU 

68,583 

78 

81 

89 

121 

19". 

231 

237 

231 

213 

166 

119 

99 

155 

.174 

y      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

1/       ilpc»     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 


m 


TABLE     3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

""       26.561 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .  Q 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

6,263 

92 

89 

110 

115 

162 

200 

216 

207 

193 

151. 

120 

98 

1,756 

1972 

6.T36 

109 

105 

152 

170 

216 

205 

230 

21.1 

185 

12k 

102 

100 

1.9k8 

1973 

7,200 

10k 

10* 

106 

152 

208 

227 

23* 

208 

176 

129 

100 

95 

1,8*3 

1974 

T.239 

99 

96 

106 

120 

197 

213 

22k 

221 

18k 

lk8 

101 

8k 

1,793 

1975 

T.380 

86 

8k 

9>* 

98 

18k 

202 

202 

190 

161. 

119 

105 

107 

1,635 

1978 

7,k20 

120 

107 

126 

153 

225 

230 

22lt 

191 

165 

125 

116 

113 

1,895 

1977 

T.fcW 

102 

85 

93 

110 

97 

132 

11.6 

137 

111. 

105 

83 

79 

1,283 

1978 

7,950 

78 

75 

91 

96 

159 

189 

202 

205 

171 

161 

116 

103 

1.6k6 

1979 

8,k00 

103 

9* 

Ilk 

12k 

190 

231 

235 

223 

212 

153 

102 

100 

1,881 

1980 

8,995 

97 

96 

110 

130 

179 

212 

223 

228 

196 

168 

13k 

113 

1,886 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gped)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

jpcd- 

«*«*■' 

1970 

1971 

k.k8 

28,058 

106 

113 

126 

137 

186 

238 

2k3 

238 

229 

177 

lk3 

113 

171 

.192 

1972 

k.k3 

29,8k0 

118 

121 

16k 

190 

23k 

229 

258 

261 

207 

13k 

Ilk 

108 

178 

.199 

1973 

k.38 

31,536 

106 

118 

108 

161 

213 

2k0 

239 

213 

186 

132 

106 

97 

160 

.179 

1974 

k.3k 

31,kl7 

102 

109 

109 

127 

202 

226 

230 

227 

■195 

152 

107 

86 

156 

.175 

1975 

k.29 

31,666 

88 

95 

96 

103 

187 

213 

206 

19k 

173 

121 

111 

109 

lkl 

.158 

1976 

k.28 

31,758 

122 

116 

128 

161 

229 

2kl 

228 

19k 

173 

127 

122 

115 

163 

.183 

1977 

k.27 

31,982 

103 

95 

9k 

115 

98 

138 

lk7 

138 

119 

106 

87 

80 

110 

.123 

1978 

k,25 

33,788 

7k 

79 

87 

95 

152 

186 

193 

196 

169 

15k 

Ilk 

98 

133 

.lk9 

1979 

k.2k 

,35,616 

93 

9k 

103 

116 

172 

216 

213 

202 

198 

139 

95 

91 

lk5 

.162 

1980 

k.23 

38,025 

82 

87 

93 

Ilk 

152 

186 

189 

193 

172 

lk3 

117 

96     ■ 

136 

.152 

AVERAGE 
1tT*-1M0 

k.2k 

35,810 

83 

87 

9k 

108 

159 

196 

198 

197 

180 

lk5 

109 

95 

138 

.155 

V      alpea 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA    CLARA 


MORGAN    HILL 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL    COAST 


MORGAN    HILL 


WATER  SUPPLIER 

Typ.  MUNICIPAL   WATER    DEPARTMENT 


city  census  population 

,.70__1l579 

...»  17'300 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .  □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY+  OUTSIDE El 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,617 

1,370 

18 

18 

25 

35 

1.2 

1.3 

1*8 

1.6 

111 

33 

21 

20 

390 

1971 

1,800 

22 

19 

25 

28 

38 

53 

58 

56 

50 

111 

31 

22 

M.3 

1972 

1,977 

22 

23 

35 

39 

57 

60 

63 

62 

52 

31. 

26 

28 

501 

1973 

2,090 

26 

25 

28 

39 

6o 

69 

71 

68 

56 

ko 

26 

26 

531. 

1974 

2,185 

26 

25 

28 

31 

5U 

65 

71. 

71 

61 

51 

1.1 

30 

557 

1975 

2,673 

35 

29 

32 

26 

66 

75 

81 

77 

67 

1.8 

Ul 

1*0 

617 

1976 

2,907 

1*5 

1.1 

1.8 

52 

79 

76 

65 

71 

77 

55 

1.7 

1.7 

703 

1977 

3,570 

147 

38 

1.5 

57 

52 

75 

89 

91 

7>< 

71 

53" 

kk      , 

736 

1978 

1*,328 

1.2 

39 

111) 

kk 

77 

111 

131 

122 

91 

J6 

70 

51 

918 

1979 

1»,680 

51 

1.9 

51 

70 

110 

139 

1U3 

136 

130 

90 

60 

66 

1,095 

1980 

>*,973 

It, 823 

52 

52 

63 

76 

106 

128 

135 

11.8 

121 

111 

81. 

60 

1,11.3 

YEAR 

OF 
RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

J/ 
gpcd- 

*W 

1970 

It. 072 

6,600 

88 

97 

122 

177 

205 

217 

235 

225 

207 

161 

106 

98 

162 

.181 

1971 

U.02lt 

7,200 

99 

9" 

112 

130 

170 

2lt5 

260 

251 

231 

18b 

lltl* 

99 

169 

.189 

1972 

3.975 

7,900 

90 

100 

11.3 

165 

233 

253 

257 

253 

219 

139 

110 

lilt 

173 

.19U 

1973 

3.927 

8,200 

102 

109 

110 

159 

236 

280 

279 

268 

■  228 

157 

106 

102 

178 

.199 

1974 

3.878 

8,500 

99 

105 

106 

122 

205 

255 

281 

269 

239 

191* 

161 

lilt 

180 

.202 

1975 

3-830 

10,200 

111 

102 

101 

.  85 

209 

2lt5 

256 

21*1. 

219 

152 

131* 

127 

166 

.186 

1976 

3.781 

11,000 

132 

129 

lUl 

158 

232 

230 

191 

208 

233 

161 

I*t2 

138 

175 

.196 

1977 

3.733 

13,300 

lilt 

102 

109 

lit  3 

126 

188 

216 

221 

185 

172 

133 

107 

152 

.170 

1978 

3.68U 

15,900 

85 

88 

89 

92 

156 

233 

266 

21*8 

191 

195 

11*7 

103 

158 

.177 

1979 

3.636 

,17,000 

97 

103 

97 

137 

209 

273 

271 

258 

255 

171 

118 

125 

176 

.197 

1980 

3.587 

17,800 

107 

101 

lilt 

ika 

192 

21*0 

21*5 

268 

227 

201 

157 

109 

175 

.196 

AVERAGE 

1971- 1M0 

3.636 

16,900 

96 

97 

100 

12lt 

186 

21*9 

261 

255 

22  It 

189 

lUl 

112 

1T0 

.190 

1/     gpcd 
2/     «ipci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       0 
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TABLE   3  inrtioni) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


CITY  CENSUS  POPULATION 


MOUNTAIN  VIEW 


1970__5JU132_ 
58,655 


1980. 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 

Typt  


MOUNTAIN  VIEW 


SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE  . 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     

OTHER  


D 
.□ 

.13 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

North  Los  Altos  Water  Company.  California 
Water  Service  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1S70 

1971 

10,258 

21*3 

236 

282 

307 

371 

UlO 

U28 

1.27 

391* 

33>* 

282 

21*9 

3.963 

1972 

10,1»T9 

257 

253 

336 

350 

1*26 

1.30 

"73 

1*65 

399 

318 

278 

273 

1*. 258 

1973 

10,607 

281* 

252 

285 

37U 

1.65 

510 

508 

U82 

1*38 

360 

305 

293 

U.556 

1974 

10,911 

301 

286 

318 

31*8 

1.61* 

1*91. 

503 

506 

1*37 

387 

311 

289 

1*,61*1* 

197S 

11,007 

307 

276 

306 

335 

1*68 

507 

502 

1*92 

U1.5 

375 

336 

31*1* 

■1,693 

197* 

11,120 

361 

329 

377 

1.07 

502 

522 

526 

1.62 

1*50 

39"t 

331 

3l<9 

5,010 

1977 

11, sua 

320 

268 

282 

298 

277 

3>»0 

370 

370 

321 

315 

279 

257      • 

3,697 

197S 

11,653 

259 

21*2 

290 

286 

1*09 

1.1*9 

1*65 

UC9 

1*23 

395 

317 

307 

1..311 

1979 

12,031* 

30!t 

271 

310 

335 

U28 

1.80 

U89 

•tab 

1*5*1 

389 

310 

315 

1.,  569 

1980 

12,1*71 

318 

306 

332 

378 

1*1.6 

1*95 

520 

521. 

1.68 

1*51 

368 

319 

1..925 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

aipca,^ 

1970 

1971 

5.19 

53,239 

1U7 

158 

171 

192 

225 

257 

259 

259 

21*7 

202 

177 

151 

20ll 

.228 

1972 

5.11 

53.51*8 

155 

163 

202 

218 

257 

268 

285 

'280 

21*8 

192 

173 

161* 

217 

•  2l»3 

1973 

5.01* 

53,1*59 

171 

168 

172 

233 

281 

318 

307 

291 

273 

217 

190 

177 

233 

.261 

1974 

1*.  96 

51*  ,119 

179 

189 

190 

21 U 

277 

301* 

300 

302 

269 

231 

192 

172 

235 

.263 

1975 

it. 88 

53,711* 

18U 

18U 

18U 

208 

281 

315 

301 

295 

276 

225 

209 

207 

239 

.268 

1976 

U.83 

53,710 

217 

211 

226 

253 

301 

321* 

316 

277 

279 

237 

205 

210 

255 

.286 

1977 

It. 78 

55,199 

187 

173 

165 

180 

162 

205 

216 

216 

19  It 

181* 

168 

150 

183 

.205 

1978 

lt.73 

55,119 

152 

157 

170 

173 

239 

272 

272 

27l* 

256 

231 

192 

ISO 

21  It 

.21*0 

1979 

It. 68 

56,319 

17* 

172 

178 

198 

2U5 

28U 

280 

277 

269 

223 

183 

180 

222 

.21*9 

1980 

l*. 63 

57.7U1 

178 

183- 

185 

218 

21*9 

286 

291 

293 

270 

252 

212 

178 

233 

.261 

.VERAOC 

l»7«-lt«>0 

U.68 

56,393 

168 

171 

Ilk 

196 

2l*U 

281 

281 

281 

265 

235 

196 

179 

223 

.250 

1/   gpcd  -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/   afpca  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continual 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ»  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,.7o_5£i°!i° 

mo_!5££5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  H  CITY V.  IS 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  ___^^^_^___^^_^^^_____ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

17,233 

16, 11)1) 

300 

371 

338 

U53 

1*93 

6U5 

699 

733 

688 

5U8 

1.89 

359 

6,116 

1972 

13, 162 

16,898 

331* 

3ll3 

385 

529 

619 

68U 

707 

751 

671* 

530 

366 

330 

6,252 

1973 

18,025 

16,761 

351 

339 

330 

1*50 

591 

700 

778 

708 

666 

531* 

1*08 

337 

6,192 

1974 

18,005 

16,736 

338 

337 

ikl 

1*0T 

552 

701 

662 

7lU 

7U7 

51*0 

U69 

360 

6,168 

197S 

18,313 

17,223 

355 

389 

355 

398 

500 

888 

581 

767 

666 

51.7 

1*33 

1*21 

6,300 

1976 

18,362 

— 

392 

I436 

1*12 

50li 

611 

737 

756 

723 

6lU 

50U 

1*91 

377 

6,557 

1977 

18,1*19 

— 

352 

3*1 

288 

330 

326 

361* 

1*25 

l*5l> 

1*16 

326 

290 

239      ' 

U.151 

1971 

18,520 

— 

236 

237 

2U1 

276 

373 

535 

582 

583 

559 

U82 

397 

302 

1*,803 

1979 

18,661 

- 

29** 

295 

29I1 

3U2 

1*35 

582 

589 

591 

628 

1*99 

339 

293 

5,181 

1980 

18,737 

- 

280 

306 

291 

38). 

U83 

5U8 

625 

6UI* 

579 

559 

1.62 

3U9 

5,510 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*W 

1970 

1971 

3.30 

56,869 

170 

233 

192 

266 

280 

378 

396 

lu.6 

1*03 

311 

287      ' 

20U 

295 

.330 

1972 

3.21* 

58,81*5 

183 

201 

211 

300 

339 

387 

388 

1*12 

382 

291 

207 

181 

290 

.325 

1973 

3. IS 

57,320 

198 

211 

186 

262 

333 

1*07 

1*38 

398 

387 

301 

237 

190 

296 

.332 

1974 

3.12 

56,176 

191* 

211* 

196 

2l*2 

317 

I»l6 

380 

1*10 

1*1*3 

310 

278 

207 

301 

.337 

1975 

3.06 

56,038 

201* 

21*8 

20l* 

237 

288 

528 

331* 

1*1*2 

396 

315 

258 

2U2 

308 

.31*5 

1976 

3.03 

55,637 

227 

270 

239 

302 

35U 

1*1*2 

1*38 

1*19 

368 

292 

29U 

219 

322 

.361 

1977 

3.01 

55,1*1*1 

205 

220 

168 

198 

190 

219 

2U7 

261* 

250 

190 

171* 

139 

205 

.230 

1978 

2.99 

55,375 

137 

153 

1U0 

166 

217 

322 

339 

3>*0 

336 

281 

239 

176 

238 

.267 

1979 

2.97 

55,1*23 

171 

190 

171 

206 

253 

350 

31*3 

3U 1. 

378 

290 

201* 

171 

256 

.287 

1980 

2.95 

55,300 

163 

191 

170 

231 

282 

330 

365 

376 

3>*9 

326 

278 

201*       , 

272 

.305 

AVERAGE 

i»7«-i»«o 

2.97 

55,366 

157 

178 

160 

201 

251 

33U 

31*9 

353 

351. 

299 

21*0 

181* 

255 

.286 

1/       QPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

3/      ■(pea     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/   Outside  accounts  were  served  prior  to  1976 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (c.n.inu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


SAN'  JOSE,  LOS  GATOS,  SARATOGA,  CAMPBELL  - 


CITY  CENSUS  POPULATION 
1870. 


509,336    (3  cities) 


1980. 


119,1*71    fj  cities) 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


SAN  JOSE  WATER  WORKS 


WATER  SUPPLIER 

Typ#  COMMERCIAL  WATER  COMPANY 


SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY 

•ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     ....  (S.V.  J9??l  . 
OTHER        *  OUTSIDE 


D 
D 


OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 

CITY  OF  SAN  JOSE  AND  GREAT  OAKS  WATER 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1*3,203 

1,795 

1,77* 

2,138 

2,513 

3,3*1 

It, 057 

1»,373 

*,36l 

3,963 

3,057 

2,219 

1,802 

35,399 

1972 

1147,81*6 

1,891 

1.81i9 

2,89* 

3,07l4 

*,119 

l>,332 

•1,795 

11,676 

3,651 

2,1(1.6 

2,01)6 

2,077 

37,850 

1973 

152,353 

2,0*1 

1,697 

2,002 

3,219 

*,l83 

U.655 

It  ,781 

*  ,630 

3,920 

2,61*9 

1,950 

1,8*0 

37,567 

1974 

157,0*9 

1,921 

1,829 

2,160 

2,535 

*,069 

*,*66 

It, 832 

*,9*0 

*,2*1 

3,193 

2,133 

2,068 

38,387 

1975 

160,933 

2,128 

1,939 

2,218 

2,l»l|2 

U.33U 

U.662 

*,8*2 

U.689 

*,l62 

2,923 

2,1|26 

2,1*38 

39,203 

1978 

l6*,T17 

2,622 

2,222 

2,882 

3,313 

U.767 

5,002 

5, H1! 

1*,28U 

It  ,010 

3,1*0 

2,553 

2,573 

1*2,1*82 

1977 

168,282 

2,2*6 

2,008 

2,206 

2,891 

2,556 

3,589 

3,988 

3,927 

3,220 

2,891 

2,20* 

1,972 

33,698 

1978 

172,908 

1,867 

1,731 

2,051 

2.1U2 

3,909 

*,*12 

1|,720 

•  ,715 

3,95"* 

3,530 

2,5*7 

2,308 

37,886 

1979 

176,li28 

2,126 

1,885 

2,260 

2,776 

*,1*9 

*,906 

U.993 

U.857 

*,*96 

3,2*1 

2,26l 

2,3*3 

1*0,293 

1980 

18*,3*9 

2,25* 

2,183 

2,516 

3,071 

*,0** 

k,m 

*,89* 

5,109 

U.256 

3,785 

3,005 

2,U  60 

*2,3*8 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (oped)    " 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

flped- 

«*«•£' 

1970 

1971 

1*.12 

589,995 

98 

107 

117 

ll*2 

183 

229 

239 

238 

22U 

167 

125 

99 

161* 

.18* 

1972 

It.  06 

600,255 

102 

106 

156 

171 

221 

2l»l 

258 

251 

203 

131 

111* 

112 

172 

.193 

1973 

3.99 

607,888 

108 

100 

106 

177 

222 

255 

25* 

2U6 

215 

Hi 

107 

98 

169 

.189 

1974 

3.92 

615,632 

101 

106 

113 

137 

213 

2lt2 

253 

259 

230 

167 

115 

108 

171 

.192 

1975 

3.85 

620,029 

111 

112 

115 

131 

225 

251 

252 

21*1* 

22U 

152 

130 

127 

173 

.19* 

1976 

3.85 

631*  ,160 

133 

121 

1*7 

17* 

21*2 

263 

260 

218 

211 

160 

13k 

131 

183 

.205 

1977 

3.8U 

6U6.203 

112 

111 

110 

1*9 

128 

185 

199 

196 

166 

11*1* 

11*. 

98 

1*3 

.160 

1978 

3.83 

662,238 

91 

93 

100 

106 

190 

222 

230 

230 

199 

172 

128 

112 

157 

.176 

1979 

3.82 

673,955 

102 

100 

108 

137 

199 

2*3 

239 

232 

222 

155 

112 

112 

16U 

.18* 

1980 

3.82 

703,733 

103 

107 

115 

to 

185 

226 

22* 

23* 

202 

173 

11*2 

113. 

16* 

.18* 

AVERAGE 

3.82 

679,975 

99 

100 

108 

130 

191 

230 

231 

232 

208 

167 

127 

112 

162 

.181 

1/      sped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

1/       trtpes     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  S.J.W.W.  acquired  Campbell  Water  Company  in  May  1980.  The 
1980  production,  connections,  and' population  data  include 
Campbell  Water  Company 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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T  A  B  L  E     3    Uon.inu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


SANTA  CLARA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


SANTA  CLARA 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,«,,„         86,116 

«."         87'Tl16 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  H  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  ^^^^^^^^^^^_^^^^__^^^_^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1970 

1971 

20,lt76 

338 

331 

386 

506 

531 

620 

682 

618 

589 

552 

388 

424 

5,965 

1972 

20,691 

344 

336 

531 

494 

585 

659 

713 

639 

647 

384 

395 

331 

6,058 

1973 

20, 931! 

326 

330 

lt08 

513 

755 

715 

665 

806 

574 

453 

450 

338 

6,333 

1974 

21,lUl 

346 

356 

472 

452 

775 

703 

702 

883 

644 

561 

U81 

391 

6,766 

1975 

21,348 

It  37 

369 

386 

426 

797 

730 

855 

707 

627 

609 

451 

444 

6,838 

1976 

21.65U 

523 

1.31 

It89 

730 

773 

785 

968 

679 

699 

692 

510 

532 

7,811 

1977 

22,109 

1*91 

M7 

412 

573 

451 

596 

67U 

6l4 

661 

498 

431 

It  34 

6,252 

1978 

22,508 

394 

362 

385 

519 

6U3 

791 

781 

738 

838 

622 

U88 

496 

7,057 

1979 

22,830 

413 

It  39 

It6l 

619 

684 

961 

855 

794 

933 

641 

494 

592 

7,886 

1980 

23,125 

li6l 

U92 

520 

721* 

703 

1,005 

816 

863 

941 

709 

738 

495 

8,1*67 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 
gpcd- 

-*»£' 

1970 

1971 

4.17 

85,385 

128 

138 

11*6 

198 

201 

242 

258 

233 

230 

209 

151 

160 

191 

.214 

1972 

4.10 

84,833 

131 

137 

202 

194 

222 

259 

271 

243 

25I1 

146 

155 

126 

195 

.218 

1973 

4.03 

84,364 

125 

140 

156 

203 

289 

283 

254 

308 

227 

173 

178 

129 

206 

.231 

1974 

3.96 

83,718 

133 

152 

182 

180 

299 

280 

270 

340 

256 

216 

192 

151 

221 

.248 

1975 

3.89 

82,978 

170 

159 

150 

171 

310 

293 

332 

275 

252 

237 

181 

173 

226 

.253 

1976 

3.86 

83.584 

202 

178 

189 

291 

298 

313 

374 

262 

279 

267 

203 

205 

255 

.286 

1977 

3.84 

84 ,899 

187 

175 

157 

225 

171 

234 

256 

233 

260 

189 

169 

165 

202 

.226 

1978 

3.82 

85,981 

148 

150 

144 

201 

2ltl 

307 

293 

277 

325 

233 

189 

186 

225 

.252 

1979 

3.80 

,86,754 

154 

181 

171 

238 

254 

369 

318 

295 

358 

238 

190 

220 

249 

.279 

1980 

3.78 

87,350 

170 

194 

192 

276 

260 

384 

301 

319 

359 

262 

282 

183 

265 

.297 

AVERAGE 
M7I-HW 

3.80 

86,695 

157 

175 

169 

238 

252 

353 

30  It 

297 

347 

244 

220 

196 

246 

.276 

1/     gpcd 
2/     «ipc» 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE     Q  COMBINATION      Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CLARA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

95,976 

1970 

.«n    106,618 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY LJ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIOE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     CD 

OTHER  ^ _^_^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 
California  Water  Service  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

22,902 

22,881* 

3U0 

359 

ULL 

1*95 

578 

13k 

7U6 

712 

707 

537 

1*1*3 

352 

6,1*1*7 

1972 

2l*,0l*3 

2U.025 

351 

1»03 

5U6 

563 

695 

808 

71*9 

838 

638 

1*52 

381* 

391* 

6,821 

1973 

2l*,269 

2U.251 

360 

352 

389 

611 

7L7 

892 

805 

831 

677 

537 

It  37 

1*01* 

7.0U2 

1974 

2lt,258 

11 

1»00 

38U 

Mil 

511 

752 

862 

778 

875 

711* 

601 

1*61* 

1*10 

7,192 

1975 

2U.808 

1.39 

LOO 

1*20 

1*89 

769 

901* 

835 

815 

707 

536 

1*86 

529 

7,329 

1976 

25,193 

523 

Lit? 

1*93 

709 

823 

969 

886 

759 

726 

618 

519 

581 

8,053 

1977 

25.7U1 

1.61 

1*09 

1*21 

1*87 

1*33 

61*7 

581 

591 

5k5 

1*9** 

U13 

1*58     , 

5,91*0 

1978 

26,000 

383 

361* 

1*35 

1*1*2 

696 

960 

803 

819 

726 

638 

1*95 

523 

7.28U 

1979 

26 ,100 

1*52 

1*18 

1*52 

538 

7U9 

950 

918 

962 

885 

699 

57U 

680 

8,277 

1980 

26,1»03 



571 

56L 

617 

756 

887 

1,007 

9U6 

985 

885 

821 

659 

615 

9,313 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    « 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.1/ 

gpcd- 

•tpc*-' 

1970 

1971 

U.18 

95,730 

115 

131* 

150 

172 

195 

256 

251 

21*0 

21.6 

181 

15k 

119 

185 

.207 

1972 

It. 16 

100,019 

113 

139 

176 

188 

22k 

269 

2l*2 

270 

213 

1U6 

128 

127 

186 

.208 

1973 

ll.llt 

100,1*71* 

116 

125 

125 

203 

21*0 

296 

258 

267 

225 

172 

Ht5 

130 

192 

.215 

1974 

It. 12 

99,91*3 

129 

137 

1U2 

170 

21*  3 

287 

251 

282 

238 

19  U 

155 

132 

197 

.221 

197S 

U. 10 

101,713 

139 

ll*0 

133 

160 

2LL 

296 

265 

258 

232 

170 

159 

168 

197 

.221 

197* 

U.09 

103,039 

161* 

150 

15li 

229 

258 

313 

277 

238 

235 

193 

168 

182 

2lU 

.21*0 

1977 

It. 08 

105 ,023 

ll*2 

139 

129 

155 

133 

205 

178 

182 

173 

152 

131 

lUl 

155 

.171* 

1978 

U.07 

105 ,820 

117 

123 

133 

139 

212 

302 

21*5 

250 

229 

19  U 

156 

159 

189 

.212 

1979 

It. 06 

105,966 

138 

l>tl 

136 

169 

228 

299 

279 

293 

278 

213 

181 

207 

2lU 

.21*0 

1960 

U. 05 

106,932 

172 

182  ~ 

186 

236 

268 

31 1< 

285 

297 

276 

2U8 

205 

186     . 

238 

.267 

kVERAQE 

»7l-l»W 

U.06 

106,239 

ll*2 

ll*9 

152 

181 

236 

305 

270 

280 

261 

218 

181 

181* 

a* 

.21*0 

y       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

fj       afpca      -    ACRE-FEtT  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Outside  services  annexed  into  city. 


METERED         Q 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA  CRUZ 


CENTRAL   COAST 

SANTA  CRUZ 

Tvd« 

MI1HTCTPAL   WATKR    DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

32,076 

41.483 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY i  .  .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ID 

PARTLY  IN  CtTY  ONLY    D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mi 

lion  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

16,393 

10,967 

215 

221 

231. 

2514 

329 

378 

326 

385 

358 

309 

252 

193 

3,454 

1972 

14,667 

11,165 

217 

186 

2U5 

299 

334 

371 

392 

lt22 

352 

258 

214 

192 

3,482 

1973 

17,074 

11,402 

188 

191 

220 

291 

373 

390 

!t03 

lt21 

405 

302 

234 

191 

3,609 

1974 

17,368 

11.6U0 

218 

201. 

231. 

268 

31.3 

lt23 

384 

U  30 

390 

347 

247 

221 

3,709 

1975 

17,658 

11,81(0 

233 

212 

2U6 

265 

362 

395 

399 

389 

384 

313 

250 

249 

3,697 

1976 

17,806 

11,943 

278 

2U7 

288 

308 

klk 

386 

397 

338 

334 

322 

277 

266 

3,855 

1977 

18,304 

12,198 

277 

217 

197 

216 

189 

196 

215 

182 

182 

206 

185 

181 

2,443 

1978 

18,621 

12.385 

216 

233 

216 

189 

291 

330 

351 

348 

304 

292 

238 

209 

3,219 

1979 

19,510 

12,980 

211. 

195 

232 

278 

29  It 

370 

388 

363 

381 

271 

222 

262 

3,470 

1980 

19,277 

12,770 

2U9 

219 

258 

302 

3Ht 

382 

380 

ItOl 

343 

351 

298 

243 

3,740 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

jpcd- 

•fpo^' 

1970 

1971 

3.00 

49.179 

141 

160 

153 

172 

216 

256 

214 

253 

243 

203 

171 

127 

192 

.215 

1972 

3.03 

50,562 

138 

127 

156 

197 

213 

245 

250 

269 

232 

165 

141 

122 

188 

.211 

1973 

3.06 

52,246 

116 

131 

136 

186 

230 

249 

249 

260 

258 

186 

149 

118 

189 

.212 

1974 

3.08 

53,493 

131 

136 

141 

167 

207 

264 

232 

259 

243 

209 

154 

133 

190 

.213 

1975 

3.11 

54,916 

137 

138 

145 

161 

213 

240 

234 

229 

233 

184 

152 

146 

184 

.206 

1976 

3.14 

55,911 

160 

152 

166 

184 

239 

230 

229 

195 

199 

186 

165 

153 

188 

.211 

1977 

3.17 

58,024 

154 

134 

110 

124 

105 

113 

120 

101 

105 

115 

106 

101 

115 

.129 

1978 

3.21 

59,773 

118 

139 

117 

105 

157 

184 

189 

188 

170 

158 

133 

113 

148 

.166 

1979 

3.24 

63,212 

109 

110 

118 

147 

150 

195 

198 

185 

201 

138 

117 

134 

150 

.168 

1980 

3.27 

63,036 

127 

120 

132 

160 

161 

202 

194 

205 

181 

180 

158 

124, 

162 

.181 

AVERAGE 
1971- IS W 

3.24 

62,007 

118 

123 

122 

137 

156 

194 

194 

193 

184 

159 

136 

124 

153 

.171 

1/     oped 
2/     tlpc« 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3  (contiiw.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


CENTRAL  COAST 


WATSONVILLE 


WATER  SUPPLIER 

T MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

.-™      H.719 

.o™      23,6CO 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  ______^__^_^____^___ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

7,500 

4,500 

68 

68 

121 

153 

180 

157 

172 

169 

173 

140 

108 

105 

1,614 

1971 

7,669 

92 

78 

104 

128 

147 

182 

170 

182 

196 

165 

121 

113 

1,678 

1972 

7,945 

111 

94 

148 

152 

195 

188 

198 

197 

184 

170 

130 

109 

1,876 

1973 

8,196 

95 

86 

99 

132 

185 

190 

198 

195 

173 

146 

122 

107 

1,728 

1974 

8,457 

98 

89 

113 

118 

164 

179 

175 

186 

170 

159 

120 

106 

1,677 

1975 

8,719 

104 

97 

116 

115 

166 

157 

193 

183 

180 

147 

120 

120 

1,698 

197S 

9,157 

122 

107 

137 

161 

216 

223 

211 

184 

188 

167 

144 

131 

1,991 

1977 

9,500 

117 

107 

136 

183 

160 

187 

194 

199 

170 

169 

143 

135    , 

1,900 

1978 

9,950 

116 

102 

150 

122 

195 

212 

222 

.228 

209 

220 

173' 

147 

-2,096 

1979 

10,263 

131 

114 

148 

174 

227 

228 

224 

224 

213 

194 

152 

135 

2,164 

1980 

10,467 

6,071 

131 

127 

163 

167 

187 

220 

225 

223 

200 

?1? 

171 

122 

2.158 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•***&' 

1970 

3.271 

25,500 

90 

99 

159 

208 

237 

214 

226 

223 

235 

184 

147 

138 

180 

.202 

1971 

3.333 

25,600 

116 

109 

131 

167 

185 

237 

214 

229 

255 

208 

158 

142 

180 

.202 

1972 

3.394 

27,000 

133 

120 

177 

188 

233 

232 

237 

235 

227 

203 

160 

130 

190 

.213 

1973 

3.456 

28,300 

108 

109 

113 

155 

211 

224 

226 

222 

204 

166 

144 

122 

167 

.187 

1974 

3.517 

29,700 

106 

107 

123 

132 

178 

201 

190 

202 

191 

173 

135 

115 

155 

.174 

1975 

3.579 

31,200 

108 

111 

120 

123 

172 

168 

200 

189 

192 

152 

128 

124 

149 

.167 

1976 

3-641 

33,300 

118 

111 

133 

161 

209 

223 

204 

178 

188 

162 

144 

127 

163 

.183 

1977 

3.702 

35,200 

107 

109 

125 

173 

147 

177 

178 

182 

161 

155 

135 

124 

148 

.166 

1978 

3-764 

37,500 

100 

97 

129 

108 

168 

188 

191 

196 

186 

189 

154 

126 

153 

.171 

1979 

3.825 

39,300 

108 

104 

121 

148 

186 

193 

184 

184 

181 

159 

129 

111 

151 

.169 

1980 

3.887 

40,700 

104 

108 

129 

137 

148 

180 

178 

177 

164 

168 

140 

105 

145 

.162 

AVERAGE 

3-825 

39,167 

104 

103 

126 

131 

167 

187 

184 

186 

177 

172 

141 

114 

150 

.168 

1/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAV 

2/      afpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

13—77656 


FLAT  RATE     Q 


COMBINATION      QQ 
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TABLE     3    (contimi.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ»  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■>-*92 

T^° 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .  .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-*  OUTSIOE 13 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHEB  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1.U3U 

1,*21 

1971 

1972 

1973 

1,1*38 

1,1422 

1974 

1,616 

1,587 

1975 

l,6l8 

1,572 

16.5 

16.9 

1976 

1,796 

1,72* 

18.8 

16.8 

21.0 

2lt.2 

U7.lt 

50.9 

63.9 

1*3.1 

36.9 

36.5 

23.0 

20.8 

It03.3 

1977 

1,867 

1,756 

19.  It 

18.2 

20.5 

28.8 

22.8 

lil.l 

5*. 3 

It  It. 8 

31.8 

20.6 

18.6 

18.0 

338.9 

1978 

2,057 

1,921 

18.3 

18.0 

19.8 

10.lt 

39.2 

61.6 

5lt.lt 

l»8.0 

36.9 

28.6 

23.0 

2*. 8 

383.0 

1979 

20.lt 

19.2 

22.0 

22.7 

36.3 

lt6.7 

51.lt 

**.5 

39.2 

28.6 

23.8 

23.1 

377.9 

1980 

2,009 

1,8** 

23.3 

21.9 

2lt.2 

29.7 

*3.2 

lt6.0 

5T.lt 

51-lt 

3!.  .6 

28.6 

22.2 

26.lt 

lt08.9 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

w 

1970 

3.86 

5,5ltO 

1971 

1972 

1973 

3.91 

5,620 

1974 

3.92 

6,31)0 

1975 

3.93 

6,360 

87 

86 

1976 

3.95 

7,090 

85 

82 

96 

lilt 

216 

239 

291 

196 

173 

166 

108 

95 

155 

.17* 

1977 

3.81 

7,120 

88 

91 

93 

135 

103 

192 

21*6 

203 

1U9 

93 

87 

82 

130 

.1*6 

1978 

3.98 

8,180 

72 

79 

78 

1*2 

155 

251 

215 

189 

150 

113 

91* 

98 

128 

.1*3 

1979 

8,110 

81 

85 

88 

93 

lit  It 

192 

20lt 

177 

161 

lilt 

98 

92 

128 

.1*3 

1980 

It.  00 

8,0*0 

93 

9I4 

97 

123 

173 

191 

230 

206 

1*3 

115 

92 

106 

139 

.156 

AVERAGE 

1»71-I9«0 

3.99 

8.110 

82 

86 

88 

86 

158 

211 

216 

191 

151 

11* 

95 

99 

132 

.1*8 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       ifpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED         E 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (cont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SHASTA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970_i£l659 

SIH 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  tJ  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS,* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

6,051 

5.589 

82 

79 

108 

11*6 

215 

251 

329 

309 

227 

11*9 

87 

92 

2,076 

1871 

5,960 

5,521 

88 

83 

81 

117 

1U5 

210 

306 

30). 

222 

11*6 

106 

90 

1,898 

1972 

6,063 

5,619 

91 

83 

100 

119 

201 

255 

323 

299 

211 

128 

99 

112 

2,021 

1973 

6,176 

5,719 

99 

8U 

89 

11*5 

225 

335 

329 

387 

208 

131* 

88 

90 

2,213 

1974 

6,31*9 

5,858 

82 

72 

8*. 

97 

206 

266 

27** 

306 

250 

172 

97 

90 

1,996 

1975 

6,1»U7 

5,951 

90 

77 

79 

95 

193 

266 

288 

315 

269 

86 

89 

81 

1,928 

1976 

6,702 

6,139 

97 

70 

110 

152 

289 

326 

3149 

221* 

209 

173 

123 

12U 

2,21*6 

1977 

7,038 

6,1*09 

101 

95 

95 

11*1. 

118 

21.6 

1*52 

1*90 

353 

225 

159 

11*9 

2,627 

1978 

12,898 

12,186 

1U3 

127 

126 

150 

213 

295 

502 

1*87 

306 

28*. 

166 

15** 

2,953 

1979 

13,508 

12.76U 

151 

127 

II48 

161* 

222 

395 

506 

1.81. 

1.28 

3U9 

171 

166 

3,311 

1980 

13,959 

13,255 

151 

H*5 

157 

183 

296 

310 

1*71 

582 

1*1*5 

312 

190 

175 

3,1*17 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    if 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

mji 

1970 

3.03 

18,330 

11*1* 

150 

190 

266 

378 

1.56 

579 

5U 

1*13 

262 

162 

162 

310 

.31*7 

1971 

3.01 

17,960 

158 

165 

11*5 

217 

260 

390 

550 

51*6 

1*12 

262 

197 

162 

290 

.325 

1972 

3.00 

18,175 

162 

157 

177 

218 

357 

1*6*3 

573 

531 

387 

227 

182 

199 

301* 

.31*0 

1973 

2.98 

18,1*15 

173 

163 

156 

262 

391* 

639 

576 

678 

376 

235 

159 

158 

329 

.368 

1974 

2.97 

18,830 

11*0 

137 

lM* 

172 

353 

1*71 

1.69 

521* 

1*1*3 

295 

172 

15* 

290 

.325 

197S 

2.95 

19,020 

153 

11*5 

13*. 

166 

327 

U66 

1*88 

53*. 

1*71 

11.6 

156 

137 

278 

.311 

1976 

2.93 

19,670 

159 

123 

180 

258 

1*71* 

552 

572 

367 

35*. 

28*. 

208 

203 

312 

.350 

1977 

2.92 

20,  51*0^-' 

159 

165 

ll*9 

23*. 

185 

399 

335 

363 

270 

167 

11U 

110 

221* 

.251 

1978 

3.38 

U3.570V 

106 

10l* 

93 

115 

158 

226 

372 

361 

231* 

210 

127 

11U 

186 

.208 

1979 

3.38 

1*5,720 

107 

99 

10U 

120 

157 

288 

357 

31*1 

312 

21.6 

125 

117 

198 

.222 

1980 

3.17 

l*l*,2l*0 

110 

113 

111* 

139 

216 

23*. 

3»3 

1*2*. 

335 

227 

11.3 

128     . 

211 

.230 

AVERAGE 

1»7t-1t«0 

3.31 

1*1*,  510 

108 

105 

101* 

125 

177 

21*9 

357 

375 

291* 

228 

132 

120 

198 

.222 

1/  gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/  slpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/  Use  through  June  19T7 

kl  Use  from  July  1977   (Enterprise  added  to  system) 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typ*>  


MUNICIPAL  WATEF   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

690 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY '.  .  .  Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     [3 

OTHER  __^^^^^_^^^_______^^^^^_ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AOENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

371 

370 

7.6 

6.6 

7.3 

8.2 

13.0 

18.2 

21.5 

16.7 

12.0 

9.9 

5.9 

J.k 

132.3 

1971 

376 

375 

5.6 

5.6 

5.0 

5.6 

7.0 

11.7 

25.8 

22.7 

18.1 

Ik. 2 

10.2 

8.5 

lit  0.0 

1972 

376 

375 

8.5 

7.9 

8.5 

9.* 

19.5 

21.3 

25.9 

22.8 

18.1 

lit.  2 

10.2 

8.5 

17lt.8 

1973 

376 

375 

8.5 

7.9 

8.5 

9.1. 

19.6 

21.  k 

25 

26 

21 

13 

10 

7 

177.3 

1974 

376 

375 

7 

6 

6 

7 

7 

10 

13 

28 

27 

Ik 

8 

7 

lltO 

1975 

382 

380 

7 

7 

7 

7 

15 

25 

21 

21 

1U 

8 

5 

6 

ijb 

1976 

382 

380 

6 

6 

6 

7 

17 

11 

22 

16 

20 

13 

11 

11 

1U6 

1977 

1*30 

U28 

11 

10 

7 

11 

9 

17 

2U 

21 

lk 

8 

7 

7 

1U6 

1978 

It  36 

I436 

7 

6 

7 

7 

Lk 

21 

27 

2k 

13 

13 

11 

11 

161 

1979 

U36 

I436 

10 

8 

10 

11 

19 

28 

28 

2k 

20 

18 

15 

17 

208 

1980 

LL8 

uue 

16 

15 

10 

12 

18 

18 

26 

26 

17 

13 

9 

8 

188 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*w 

1970 

2.lt0 

890 

275 

265 

265 

307 

1*71 

682 

778 

605 

1*1*9 

359 

202 

196 

l»07 

.1.56 

1971 

2.37 

890 

203 

225 

181 

210 

25l* 

1*38 

935 

823 

670 

515 

382 

308 

1*31 

.1*83 

1972 

2.31* 

38o 

312 

310 

312 

356 

715 

807 

91*9 

836 

686 

521 

386 

312 

5U3 

.608 

1973 

2.3lt 

880 

312 

321 

312 

356 

718 

811 

916 

953 

795 

1*77 

379 

257 

552 

.618 

1974 

2.3lt 

880 

257 

2k  3 

220 

265 

257 

379 

l»77 

1,026 

1,023 

513 

303 

257 

1*36 

.1*86 

197S 

2.1tl 

920 

2lt5 

272 

21*5 

25lt 

526 

906 

736 

736 

507 

281 

181 

210 

1.26 

.1*77 

1976 

2.51 

960 

202 

216 

202 

21*3 

571 

382 

739 

538 

691* 

1*37 

382 

370 

Ul6 

.1.66 

1977 

2.37 

1,020 

3k8 

350 

221 

359 

285 

556 

759 

66»t 

1*57 

253 

229 

221 

392 

.1*39 

1978 

2.1t2 

1,060 

213 

202 

213 

220 

U26 

660 

822 

730 

1*09 

396 

3U6 

335 

1*16 

.1*66 

1979 

2.68 

1,170 

276 

2kk 

276 

313 

521* 

798 

772 

662 

570 

L96 

1*27 

1.69 

1*87 

.51.5 

1980 

3.01 

1,350 

382 

383 

239 

296 

1*30 

1*1*1* 

621 

621 

1*20 

311 

222 

191 

380 

.1*26 

AVERAGE 
1*71- tt*0 

2.70 

1,193 

290 

276 

21*3 

276 

1.60 

631. 

738 

671 

1.66 

1*01 

332 

332 

1*28 

.1*79 

1/       8PC<!      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

2/       ilpct      -    ACRE-FEE  I  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      QQ 


COMBINATION 
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TABLE     3    (ont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMEHT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1870 2-g56 

2.837 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LiJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,068 

997 

1971 

l,0i»6 

971 

1972 

1973 

1,055 

979 

1974 

1,087 

1,009 

1975 

1,105 

1,027 

1976 

1,13k 

1,056 

25.0 

29.8 

1.6.6 

63.2 

60.0 

1977 

1,225 

1,1|«3 

15.8 

20.1 

20.0 

kfc.2 

U8.2 

U6.6 

33.7 

17.9 

12.1 

15.1    , 

1978 

1,357 

1,265 

15.8 

12.5 

llt.lt 

13.9 

27.3 

U0.6 

1*9-8 

U9.6 

21.8 

26.9 

21.7 

23.2 

317.5 

1979 

1,380 

1,292 

30.0 

25.5 

27.1 

23.3 

38.2 

61.it 

72.5 

58.7 

Ult.lt 

27.9 

20.  U 

2U.1 

U53-5 

1980 

1,1472 

1,372 

23.6 

21. U 

2U.3 

27.8 

39.9 

UI1.8 

75.1* 

69.0 

U6.3 

3U.2 

23.3 

23.1 

U53.1 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

jpcd- 

m  y 

m*M 

1970 

2.26 

2.U20 

1971 

2.33 

2.U30 

1972 

2.35 

2.U70 

1973 

2.37 

2,500 

1974 

2.33 

2,530 

197S 

2.35 

2,590 

1976 

2.32 

2,630 

307 

378 

572 

801 

736 

1977 

2.25 

2,750 

185 

2UU 

235 

536 

566 

5U7 

U08 

210 

1UT 

177 

1978 

2.19 

2,970 

172 

150 

156 

156 

297 

It  56 

5U1 

539 

2U5 

292 

2UU 

252 

293 

.328 

1979 

2.19 

,  3,020 

320 

302 

289 

257 

U08 

678 

77U 

627 

U90 

298 

225 

257 

Itll 

.U60 

1980 

2.09 

3,080 

2U7 

2U0 

255 

301 

Ul8 

U85 

790 

723 

501 

358 

252 

2lt2      • 

U02 

.U50 

AVERAGE 

1171-  IIU 

2.16 

3,023 

2U6 

231 

233 

238 

37U 

5U0 

702 

630 

Ul2 

316 

2lt0 

250 

369 

•  U13 

1/       OPCK      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED         Q 


FLAT  RATE      JJ  COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (continu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SISKIYOU 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 L^2i 

5.916 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE GD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,750 

kl.8 

3U.2 

1*2.9 

53.9 

62.0 

67.2 

96.2 

89.8 

66.9 

57.lt 

vr.i 

50.2 

709.6 

1971 

1,775 

i.3.6 

Il2.ll 

1*5.9 

1*2.7 

50.7 

66.8 

81.1 

88.2 

63.1* 

1*7.3 

U8.3 

ltU.2 

66  it.  6 

1972 

1,800 

39.2 

3T.li 

26.8 

2U.8 

1*5.9 

59.lt 

79.1 

63.5 

111. 2 

32.3 

25.1* 

26. 1* 

501.lt 

1973 

'1,835 

25.5 

22.0 

19.8 

33.lt 

57.1 

63.3 

76.2 

80.0 

lt6.0 

3lt.6 

21.3 

19. 1* 

1*98.6 

1974 

1,863 

1,856 

21.7 

17.1 

26.0 

20.2 

1*7.2 

67.5 

65.7 

73.9 

59.6 

35.7 

20.0 

21.7 

1*76.3 

1975 

1,909 

1,902 

2k.  5 

19.5 

22.2 

22.6 

1*9. It 

58.3 

61.2 

67.5 

55.1 

31.6 

25.lt 

21.  It 

1*58.7 

1876 

1,930 

1,923 

27.3 

19.1 

2U.9 

30.7 

50.1 

66.5 

77.lt 

I15.I1 

50.8 

38.3 

27.1* 

23.7 

1*81.6 

1977 

2,002 

1,99>* 

29.2 

21*. 1* 

27.0 

39.0 

36.lt 

56.3 

77.5 

82.7 

lt9.li 

33.5 

23.3 

20.8 

1*99.5 

1978 

2,011 

2,000 

23.2 

28.5 

25.2 

27.lt 

58.6 

69.0 

68.0 

72.8 

3*1.8 

1*2.1 

27.9 

29.8 

507.3 

1979 

2,062 

2,050 

3*.7 

26.lt 

30.5 

39.1 

55.5 

81*.  9 

86.3 

87.0 

58.6 

1*7.8 

26.lt 

39.9 

617.1 

1980 

2,125 

2,113 

21.0 

2li.9 

35.0 

1*1. 6 

60.8 

67.2 

89.1* 

99.8 

72.2 

5U.8 

32.6 

22.5 

621.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (sped)    *" 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

gped- 

*w 

1970 

3.09 

5,lil0 

21*9 

226 

256 

332 

370 

1.11. 

57ll 

535 

1*12 

3U2 

290 

299 

359 

.1*02 

1971 

3.06 

5, WO 

259 

278 

272 

262 

301 

It  09 

U8l 

523 

388 

280 

296 

262 

335 

.375 

1972 

3.03 

5,1*60 

232 

236 

158 

151 

271 

363 

1*67 

375 

252 

191 

155 

156 

251 

.281 

1973 

3.01 

5,520 

ll*9 

1U2 

116 

202 

331. 

382 

1*1*5 

1*68 

278 

202 

129 

113 

21*7 

.277 

1974 

2.98 

5,5*10 

126 

110 

151 

122 

275 

U06 

383 

it  30 

358 

208 

120 

126 

236 

.26*1 

1975 

2.95 

5,620 

lkl 

14* 

127 

13* 

281. 

31*6 

351 

387 

327 

181 

150 

123 

221* 

.251 

1976 

2.92 

5,630 

156 

■  117 

1U3 

182 

287 

39li 

1*1*3 

260 

301 

219 

162 

136 

23l* 

.262 

1977 

2.89 

5,780 

163 

151 

151 

225 

203 

325 

U33 

i.62 

285 

187 

13k 

116 

237 

.265 

1978 

2.86 

5,750 

130 

177 

lltl 

159 

329 

1*00 

381 

1*08 

202 

236 

162 

167 

21*2 

.271 

1979 

2.83 

5,830 

192 

162 

169 

223 

307 

1*85 

It  77 

1*81 

335 

261* 

151 

221 

290 

.325 

1980 

2.80 

5,950 

lilt 

1UU 

190 

233 

330 

376 

1*85 

51.1 

1*0U 

297 

183 

122 

286 

.320 

AVERAGE 

1»7»-1»»0 

2.83 

5,81*3 

11*5 

161 

167 

205 

322 

1*20 

1*1.8 

1*77 

311* 

266 

165 

170 

273 

.306 

y    oped 

y      ilpca 


-    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAB  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970        7.31.9 

i9eo     15.376 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY rYDD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

2.579 

2,578 

51.7 

1*7.0 

1.1.3 

3>*.0 

28.5 

26.5 

1972 

2,575 

2,57l» 

2U.6 

26.  C 

31.5 

37.7 

58.5 

61.8 

57.1 

57.1* 

1*5.6 

36.8 

33.6 

1*8.3 

518.9 

1973 

2,858 

2,857 

1.2.5 

36.5 

52.7 

U8.U 

62.7 

71.7 

1974 

2,932 

2,930 

1975 

3,117 

3,113 

81.7 

79.7 

67.2 

51*.  7 

1.7.3 

1*9.6 

1976 

3,6oU 

3,600 

53.8 

1.5.2 

51.. 5 

57.9 

1*0.9 

81.  k 

79.9 

67.1* 

62.5 

53.2 

U3.U 

51.9 

692.0 

1977 

3,831. 

3,828 

1*6.1. 

36.0 

37.6 

39.9 

69.5 

63.2 

6L.9 

60.8 

53.6 

50.6 

1.0.1* 

39.8 

602.7 

1978 

3,917 

3,911 

1.2.2 

38.6 

1.2.5 

1.3.7 

73.0 

83.5 

89.1 

87.6 

77.0 

7".. 6 

5U. 8 

55.8 

762.1* 

1979 

14,1.29 

1..I.23 

52.7 

1.7.5 

53.0 

59.0 

76.1 

103.9 

106.0 

106.7 

96.0 

78.1 

58.7 

60.1. 

898.1 

1980 

l.,8l9 

U.819 

66.7 

60.6 

82.0 

75.5 

91.. 1 

106.0 

117.7 

119.7 

106.1* 

101.3 

87.5 

78.1* 

1,095.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•Hk»- 

1970 

1971 

3.09 

7,969 

209 

190 

173 

138 

119 

107 

1972 

3.18 

8,189 

97 

109 

121. 

153 

230 

252 

223 

226 

186 

11*5 

137 

190 

173 

.191* 

1973 

3.27 

9,31*6 

U7 

139 

182 

173 

216 

256 

1974 

3.36 

9,852 

1975 

3.U5 

10,768 

21*5 

239 

208 

161. 

11.6 

ll»9 

1978 

3.1*2 

12,326 

lltl 

126 

11*3 

157 

107 

220 

209 

176 

169 

139 

117 

136 

153 

.171 

1977 

3.38 

12,959 

116 

99 

9*. 

103 

173 

163 

162 

151 

138 

126 

10U 

99 

127 

.11*2 

1978 

3. 31* 

13,083 

101. 

105 

105 

111 

180 

213 

220 

216 

196 

181* 

1U0 

138 

160 

.179 

1979 

3.31 

,  lit, 660 

116 

116 

117 

13U 

167 

236 

233 

235 

218 

172 

133 

133 

168 

.188 

1980 

3.27 

15,758 

137 

133 

168 

160 

193 

221* 

21.1 

21*5 

225 

207 

185 

160 

190 

.213 

AVERAGE 
tt7l-1M0 

3.31 

ll»,500 

119 

118 

130 

135 

180 

221* 

231 

232 

213 

188 

153 

lltU 

1T3 

.191* 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpci      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

_3_/  Prior  to  1980  there  were  outside  connections. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       □ 
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TABLE   3  (coit.nu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SACRAMENTO 

CALIFORNIA  WATER   SERVICE  COMPANY 

Tvd« 

COMMERCIAL  WATER   COMPANY 

CITY  CENSUS  POPULATION 

L& 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY LZD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  ____________^_^_^_^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITH*  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1,358 

1U.6 

13.7 

l8.lt 

25.7 

29.1 

ltl.lt 

1.7.5 

1*5.5 

38.0 

28.0 

19.1 

lit.  5 

335-5 

1972 

1,393 

llt.T 

1U.5 

25.7 

27.6 

lt0.3 

lt3.5 

50.3 

1.6.1 

3**.0 

19-2 

lit. 7 

15.9 

3U6.5 

1973 

1,396 

15.2 

13.5 

lit. 9 

28.9 

U2.6 

U6.2 

50.5 

1*3.9 

3lt.2 

23.0 

15.8 

15.1 

31.3.8 

1974 

1.UV7 

15.1 

lit.  2 

15.9 

21.6 

lt0.7 

U7.3 

It  It.  3 

lt5.8 

38.1 

29.7 

16.8 

16.6 

31.6.1 

1975 

1,508 

16.0 

1U.1 

15.8 

21.8 

ltl.8 

U3-1 

It  It. 7 

1*5.2 

39.7 

22.5 

17.8 

17. u 

339.9 

1976 

1,621 

20.9 

18.6 

28.0 

3lt.0 

1*8. U 

1*8.1 

•(9.3 

lt0.3 

36.3 

3*t-9 

21.5 

21.9 

1.02.2 

1977 

1,859 

18.2 

18.0 

20.5 

29.3 

25.0 

38.7 

ltl.7 

1*0.1. 

29.lt 

28.5 

22.1 

18.5  . 

330.3 

1978 

2.OU0 

18.0 

16.6 

19.8 

22.5 

U2.7 

hT.7 

52. It 

50.7 

37.5 

37.1 

23.6 

20.5 

389.1 

1979 

2,200 

21.2 

17.0 

20.2 

26.6 

lt3.7 

56.1 

60.0 

52.6 

I17.lt 

30.5 

21.9 

21.2 

1.18.1. 

1980 

2,310 

20.2 

19.3 

23.6 

3U.7 

1*9.6 

57.3 

66.6 

6l.0 

1.9.5 

1*2.3 

31.3 

22.lt 

U77.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9PCd- 

•UK"!1' 

1970 

1971 

3.1*1 

U.631 

102 

106 

128 

185 

203 

298 

331 

317 

27U 

195 

137 

101 

198 

.222 

1972 

3.38 

t,708 

101 

106 

176 

195 

276 

308 

31*5 

316 

21.1 

132 

lOU 

109 

201 

.225 

1973 

3.36 

It  .691 

105 

103 

102 

205 

293 

328 

31*7 

302 

21*  3 

158 

112 

10U 

201 

.225 

1974 

3.31. 

!., 833 

101 

105 

106 

llt9 

272 

326 

296 

306 

263 

198 

116 

111 

196 

.220 

1975 

3.31 

it, 99'; 

103 

101 

102 

lit  5 

270 

288 

289 

292 

265 

ifcj 

119 

112 

186 

.208 

1976 

3.32 

5,382 

125 

119 

168 

211 

290 

298 

295 

2U2 

225 

209 

133 

131 

20U 

.228 

1977 

3.32 

6,172 

95 

lOlt 

107 

158 

131 

207 

218 

211 

159 

1U9 

119 

97 

11.7 

.165 

1978 

3.32 

6,773 

86 

88 

9lt 

111 

203 

235 

250 

2Ul 

185 

177 

116 

98 

157 

.176 

1979 

3.32 

7,301* 

9U 

83 

89 

121 

193 

256 

265 

232 

216 

135 

100 

91* 

157 

.176 

1980 

3.33 

7,688 

85 

87 

99 

150 

208 

2U8 

279 

256 

215 

177 

136 

9U  , 

170 

.190 

AVERAGE 

im-imi 

3.32 

7,255 

88 

86 

9h 

127 

201 

21*6 

265 

2*.  3 

205 

163 

117 

95 

161 

.180 

1/      gpcd     -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       lloca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (co-ling.J) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDHOLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■""        UU.llt6 

.«.«        ^6,099 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE .i'G] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  .^^_^^__^^^^^^^^_^^^^^^^^^ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

7,751 

7,722 

91 

75 

109 

H8 

203 

206 

2U6 

226 

203 

lko 

90 

81 

1,818 

■971 

8,017 

8,001 

90 

92 

110 

1*2 

196 

282 

268 

262 

221 

117 

122 

101 

2,003 

1972 

8,655 

8.6UU 

99 

92 

160 

168 

233 

271 

2li2 

287 

213 

118 

118 

117 

2,118 

1973 

9,216 

9,167 

101 

90 

190 

180 

260 

272 

2U8 

305 

227 

158 

117 

112 

2,260 

1974 

9,1.81 

9.U15 

101 

96 

106 

1.1*2 

252 

291 

301 

307 

268 

216 

137 

11.1 

2.358 

197S 

9,806 

9,718 

lUl 

120 

132 

131. 

261 

299 

308 

31U 

267 

169 

139 

139 

2,1.23 

197S 

10.U00 

10,302 

138 

128 

16U 

202 

3k0 

3>i0 

337 

266 

21.8 

208 

151. 

161. 

2,689 

1977 

11,018 

10,903 

1*5 

129 

152 

22U 

231* 

330 

369 

35U 

.    270 

255 

193 

181. 

2,839 

1978 

11,389 

11,293 

195 

198 

199 

210 

385 

U38 

»n 

U96 

385 

339 

235 

201 

3,752 

1979 

11,773 

11,697 

180 

172 

196 

23l< 

358 

1.55 

1.81. 

1.1.2 

1.10 

277 

210 

21.7 

3,665 

1980 

12,681 

12.62U 

2li3 

2l»3 

279 

328 

1. 36 

l>93 

517 

1.72 

1.12 

3U9 

273 

200 

1..21.5 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (»pcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

-pe^' 

1970 

3.98 

30.8U9 

95 

87 

111. 

160 

212 

223 

257 

236 

219 

11.6 

97 

85 

161 

.180 

1971 

3.98 

31,908 

91 

103 

Ill 

1U8 

198 

295 

271 

265 

231 

118 

127 

102 

172 

.193 

1972 

3.98 

3U.UU7 

93 

92 

150 

163 

218 

262 

227 

269 

206 

111 

llU 

110 

168 

.188 

1973 

3.98 

36,680 

89 

88 

167 

16U 

229 

2U7 

218 

268 

206 

139 

106 

98 

169 

.189 

1974 

3.99 

37,829 

86 

91 

90 

125 

215 

256 

257 

262 

236 

181. 

121 

120 

171 

.192 

1975 

3.99 

39,102 

116 

110 

109 

111. 

215 

255 

251. 

259 

228 

139 

118 

115 

170 

.190 

1976 

3.9"» 

1.0,976 

109 

108 

129 

16k 

268 

277 

265 

209 

202 

161. 

125 

129 

179 

.200 

1977 

3.90 

*2,9TC 

109 

107 

llU 

IT* 

176 

256 

277 

266 

209 

191 

150 

138 

181 

.203 

1978 

3.86 

1.3,962 

1U3 

161 

1U6 

159 

283 

332 

31.6 

361. 

292 

2U9 

178 

1U7 

23U 

.262 

1979 

3.82 

1.1.  ,973 

129 

137 

Ihl 

173 

257 

337 

3U7 

317 

30U 

199 

156 

177 

223 

.250 

1980 

3.78 

1.7,93!. 

16U 

175 

188 

228 

293 

3U3 

3U8 

318 

287 

235 

190 

135 

2 1.2 

.271 

AVERAGE 
1t7»-t9»0 

3.82 

U5,623 

1*5 

158 

158 

187 

278 

337 

3l>7 

333 

291. 

228 

175 

153 

233 

.261 

1/     geed     -  gallons  per  capita  per  day 
J/      ilpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3_/    Excluding  the  population  of  Travis  Air  Force  Base  vhich 
within  Fairfield,  hut  not  served  hy  Fairfield 


FLAT  RATE 


COMBINATION 


191 


TABLE    3    (continued) 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER 
Type   


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970 3  ,135 

....    Sal 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY SQU- 
ALL ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE LJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     .  . Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,072 

1,066 

15 

12 

20 

31* 

1*7 

51 

61 

1*9 

1.9 

30 

11* 

13 

395 

1971 

1,131 

l,12l* 

15 

111 

18 

29 

32 

26 

63 

52 

1*7 

30 

17 

lit 

357 

1972 

1,291 

l,28lt 

15 

17 

27 

1*0 

1*1 

50 

67 

51 

1.0 

19 

11* 

16 

397 

1973 

1,307 

1,300 

13 

11 

111 

27 

1*1* 

52 

53 

53 

1*0 

23 

11* 

ll* 

358 

1974 

1,231 

1,22  It 

11* 

12 

16 

21 

1.6 

1*7 

55 

58 

21 

25 

;.:a 

:ia 

1975 

1,238 

1,238 

13 

13 

13 

16 

23 

51 

51 

53 

1*7 

28 

12 

15 

335 

1976 

17 

13 

28 

37 

5>* 

31* 

62 

32 

33 

33 

25 

13 

381 

1977 

15 

10 

22 

28 

36 

37 

1*7 

1*0 

36 

28 

17 

17 

333 

1978 

15 

16 

15 

28 

1*2 

60 

1.2 

1*2 

35 

28 

16 

20 

359 

1979 

16 

16 

15 

26 

36 

1*6 

51 

1.8 

1*7 

27 

16 

18 

362 

1980 

1,260 

1,260 

15 

16 

19 

27 

1*0 

1*7 

56 

52 

1*0 

36 

27 

18 

393 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

afpca- 

1970 

2.9l| 

3,152 

151* 

136 

205 

360 

1*81 

539 

621* 

501 

518 

307 

1U8 

133 

31*3 

.38U 

1971 

2.8U 

3,212 

15'- 

156 

181 

301 

321 

270 

633 

522 

it  88 

301 

176 

11*1 

305 

.3lt2 

1972 

2.73 

3,521* 

137 

166 

21*7 

378 

375 

1*73 

613 

ll67 

378 

171* 

132 

ll*6 

308 

.31*5 

1973 

2.62 

3,1*21* 

122 

115 

132 

263 

1*15 

506 

1*99 

It  99 

389 

217 

136 

132 

286 

.320 

1974 

2.52 

3,102 

11*6 

138 

166 

226 

1*78 

505 

572 

603 

226 

260 

NA 

NA 

1975 

2.1.1 

2,986 

1U0 

155 

ll*0 

179 

21*8 

569 

551 

573 

525 

302 

131* 

162 

307 

.3l*U 

1976 

2.1.2 

3,016 

182 

ll*9 

299 

1*09 

578 

376 

663 

31*2 

365 

353 

276 

139 

31*5 

.386 

1977 

2. Ill* 

3,0U6 

159 

117 

233 

306 

381 

1*05 

U98 

It2« 

39k 

297 

186 

180 

300 

-336 

1978 

2.1.5 

3,075 

157 

186 

157 

301* 

1*1.1 

650 

ltltl 

1*1*1 

379 

291* 

173 

210 

320 

.358 

1979 

2.1*7 

3,105 

166 

181* 

156 

279 

371* 

1*91, 

530 

It  99 

505 

281 

172 

187 

319 

.357 

1980 

2.1*9 

3,135 

151* 

176 

196 

287 

1*12 

500 

576 

535 

lt25 

370 

287 

185 

31*3 

.381* 

AVERAGE 
1978- 19B0 

2.1*7 

3,105 

159 

182 

170 

290 

1*09 

51*8 

516 

It  92 

lt36 

315 

211 

19!* 

327 

.366 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       alpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Prior  to  1975  there  were  outside  service 


FLAT  RATE 


COMBINATION        pJJ 
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TABLE     3    (cortinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOOIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

21 -69° 

1960 M-& 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY 4lD 

ALL  ACCOUNTS  IN   CITY-.  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

5,215 

5,193 

62 

71 

73 

86 

llU 

176 

197 

197 

169 

132 

98 

87 

1,1.62 

1972 

5,51.1. 

5,1.91. 

73 

75 

92 

106 

158 

196 

216 

21U 

161. 

103 

85 

87 

1,569 

1973 

6,030 

5,978 

75 

62 

70 

llU 

167 

215 

217 

219 

169 

105 

86 

87 

1,586 

1974 

6,536 

6,1.85 

76 

71 

77 

88 

171 

221 

235 

239 

202 

166 

90 

85 

1,721 

197S 

7,013 

6,962 

80 

70 

80 

9» 

187 

239 

253 

251 

227 

150 

111 

98 

1,81.0 

1976 

7,733 

7,682 

106 

91 

117 

1U0 

216 

235 

270 

261. 

21.6 

199 

127 

129 

2,11.0 

1977 

8,61.3 

8,592 

110 

95 

105 

150 

lU 

21.0 

283 

273 

208 

202 

122 

101. 

2,036 

1978 

9,623 

9,572 

103 

100 

108 

118 

220 

282 

322 

325 

2U6 

233 

136 

101 

2,291. 

1979 

10,U2U3y 

10,«2l» 

89 

80 

123 

159 

2U6 

3U2 

351. 

3U2 

317 

211 

127 

123 

2,513 

1980 

11,158 

11.158 

121 

83 

138 

171 

2U0 

269 

371 

361 

317 

2UT 

178 

122 

2,618 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    if 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

«p« 1 

1970 

1971 

U.37 

22,790 

88 

111 

103 

126 

161 

257 

279 

279 

2U7 

187 

11*3 

123 

176 

.197 

1972 

1..36 

2l>,172 

97 

107 

123 

11.6 

211 

270 

288 

286 

226 

137 

117 

116 

177 

.198 

1973 

U.35 

26,231 

72 

81. 

86 

H.5 

205 

273 

267 

269 

215 

129 

109 

107 

166 

.186 

1974 

I1.3I. 

28,366 

86 

89 

88 

103 

191. 

260 

267 

272 

237 

189 

106 

97 

166 

.186 

1975 

U.33 

30,366 

85 

82 

85 

103 

199 

262 

269 

267 

2U9 

159 

122 

10  U 

166 

.186 

1978 

1..2U 

32,788 

10U 

96 

115 

11.2 

213 

239 

266 

260 

250 

196 

129 

127 

178 

.199 

1977 

».16 

35,955 

99 

91. 

91. 

139 

129 

223 

251. 

2U5 

193 

181 

113 

93 

155 

.17U 

1978 

U.08 

39,262 

85 

91 

89 

100 

181 

239 

265 

267 

209 

191 

115 

83 

160 

•  179 

1979 

1..00 

1.1,696 

68 

69 

95 

127 

190 

273 

271. 

265 

253 

163 

102 

95 

165 

.185 

1980 

3.91 

■•3,675 

89 

66 

102 

131 

177 

205 

271. 

267 

21.2 

182 

136 

90 

16U 

.16* 

AVERAGE 

u. 00 

Ul.JUIt 

81 

75 

95 

119 

183 

239 

271 

266 

235 

179 

118 

89 

163 

.183 

J/      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      ilpca     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/    Prior  to  1979  there  were  outside  connections 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE   3  (coniiiti»d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROIOGIC    STUDY  AREA 


NORTH   COAST 


WATER  SUPPLIER 
Typa  _____ 


HEALDSBURG 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

tm     5.138 

«■«     7,217 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY D 

■ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  M  CITY  ONLY    D 

OTHER  ______________________________ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAH 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1871 

2,376 

27 

27 

30 

k3 

5k 

73 

75 

77 

55 

k3 

22 

30 

556 

1972 

2,51k 

26 

26 

30 

» 

58 

66 

75 

75 

51 

30 

33 

30 

53k 

1973 

2,621 

28 

25 

2* 

kO 

6k 

7k 

80 

72 

53 

35 

26 

26 

5k7 

1974 

2,780 

26 

27 

30 

31 

60 

69 

72 

70 

61 

kl 

2U 

30 

5kl 

1975 

2,927 

2,81.2 

29 

26 

32 

31 

62 

72 

80 

76 

58 

38 

30 

32 

566 

1976 

3,071 

28 

25 

36 

•1 

58 

82 

69 

69 

62 

k5 

k3 

35 

593 

1977 

3,21k 

36 

28 

30 

38 

35 

5k 

56 

61 

k2 

28 

26 

22. 

k56 

1978 

3,kl0 

2k 

22 

30 

31 

59 

66 

69 

73 

•8 

k6 

38 

32 

538 

1979 

3,939 

» 

29 

31 

37 

5k 

7k 

93 

86 

58 

kk* 

kl 

36 

617 

1980 

>».039 

3.981* 

37 

32 

38 

57 

80 

53 

76 

8k 

72 

6k 

51 

?6 

680 

YEAR 

OF 

RECORO 

=>ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (good)    U 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J/ 
gpcd- 

W' 

1970 

1971 

2.kk 

5,797 

150 

166 

167 

2k7 

300 

k20 

kl7 

k28 

316 

239 

127 

167 

263 

.295 

1972 

2.37 

5,958 

lkl 

150 

162 

190 

31k 

369 

k06 

ko6 

285 

162 

185 

162 

2k5 

.27k 

1973 

2.30 

6,028 

150 

lk8 

128 

221 

3k2 

k09 

k28 

385 

293 

187 

Ikk 

139 

2k9 

.279 

1974 

2.2k 

6,227 

135 

155 

155 

166 

311 

369 

373 

363 

327 

212 

128 

155 

238 

.267 

197S 

2.17 

6,352 

lk7 

lk6 

163 

163 

*  315 

378 

k06 

386 

30k 

193 

157 

163 

ikk 

.273 

1976 

2.10 

6,kk9 

IkO 

13k 

180 

212 

290 

k2k 

3k5 

3k5 

320 

225 

222 

175 

251 

.281 

1977 

2.03 

6,52k 

178 

153 

lk8 

19k 

173 

276 

277 

302 

215 

138 

133 

109 

191 

.21k 

1978 

1.96 

6,68k 

116 

118 

lk5 

155 

285 

329 

333 

352 

239 

222 

190 

15k 

221 

.2k8 

1979 

1.89 

7,kk5 

UT 

139 

13k 

166 

23k 

331 

k03 

373 

260 

191 

18k 

156 

227 

.25k 

1980 

1.82 

7,351 

162 

150 

167 

258 

351 

2k0 

33k 

369 

326 

281 

231 

158. 

253 

.283 

AVERAGE 

1»7l-t9iO 

1.89 

7,160 

lk2 

136 

1kg 

193 

290 

300 

357 

365 

275 

231 

202 

156 

23k 

.262 

1/     gpco 
i/     tipci 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE     3     (continu.4) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  ARE* 


SAM   FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER 
Typo  ^_^^_ 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■™  2lj'870 

33.83U 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  »l  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Hi 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

197 1 

8,566 

- 

80.7 

78.3 

86.7 

96.7 

133.9 

171.6 

190.6 

188.2 

167.7 

133.1 

100.9 

911.6 

1,523.0 

1972 

9,3'>9 

~ 

95.6 

91.0 

112.0 

128.9 

175.5 

185.6 

198.5 

198.3 

155-5 

109.5 

96.5 

105.3 

1,652.2 

1973 

9,593 

__ 

10U.5 

91.1 

100.3 

lUO.U 

191. » 

210.1 

217.  b 

200.6 

166.2 

130.3 

99-7 

105.1 

1,757.1 

1974 

9,fc91 

_ 

108.6 

9li.5 

lOb.O 

113.2 

181.2 

200.8 

198.2 

202.8 

175.2 

152.3 

105.7 

103.5 

Uko.o 

197S 

9,876 

9,350 

106.3 

93.1* 

10U.0 

111.3 

182.6 

200.1 

208.7 

208.1i 

182.0 

12li.li 

105.2 

109.2 

1,735.6 

1976 

10,137 

— 

112.1 

105.1 

116.8 

131.lt 

195.9 

203.7 

217.0 

188.3 

176.lt 

1U7.O 

123.1 

121.9 

1,838.7 

1977 

10,271 

— 

116.2 

88.1 

86.3 

91.0 

91.1 

121.  It 

1U8.1 

150.9 

119.0 

113.0 

89.3 

88.0, 

1.302.U 

1978 

10,539 

— 

89.7 

82.8 

95-5 

9><.3 

157.7 

187.1 

203.6 

20U.3 

167.2 

158.1 

11U.8 

105.5 

1,660.6 

1979 

10,801 

10,265 

10U.0 

95.2 

109.6 

116.3 

171.0 

220.6 

227.7 

221.5 

199.7 

138.8 

105.7 

108.2 

1,818.3 

1980 

11,168 

10,636 

111.9 

103.1 

121.1 

1*1.  H 

185.8 

217.2 

231..  U 

227.1 

19U.9 

163.5 

138.1 

119.6 

1,958.1 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 

IION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9DCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

BPCd- 

«*«£' 

1970 

1971 

3.33 

28.525 

91 

98 

98 

113 

151 

201 

216 

213 

196 

151 

118 

107 

1U6 

.16U 

1972 

3.33 

31,132 

99 

101 

116 

138 

182 

199 

206 

205 

166 

113 

103 

109 

1*5 

.162 

1973 

3.32 

31,8U9 

106 

102 

102 

1U7 

19ll 

220 

220 

203 

1711 

132 

10U 

106 

151 

.169 

1974 

3.32 

32.17* 

109 

105 

10li 

117 

182 

208 

199 

203 

182 

153 

110 

10ll 

1U8 

.166 

1975 

3.32 

32,788 

105 

102 

102 

113 

180 

203 

205 

205 

185 

122 

107 

107 

1*5 

.162 

1976 

3.29 

33,351 

108 

109 

113 

131 

189 

20U 

210 

182 

176 

1U2 

123 

118 

151 

.169 

1977 

3.27 

33,586 

112 

9U 

83 

90 

87 

120 

1U2 

1*5 

118 

109 

89 

85 

106 

.119 

1978 

3.2a 

314,11*6 

85 

87 

90 

92 

1U9 

183 

192 

193 

163 

1U9 

112 

100 

133 

.1U9 

1979 

3.22 

3*.T79 

96 

98 

102 

111 

159 

211 

211 

205 

191 

129 

101 

100 

1U3 

.160 

1980 

3.19 

35,626 

101 

100 

110 

132 

168 

203 

212 

206 

182 

1U8 

129 

108      , 

150 

.168 

tVCRAGC 

3.22 

3b ,850 

91. 

95 

101 

112 

159 

199 

205 

201 

179 

1U2 

11U 

103 

1*2 

.159 

y       OPCd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       llpci     -    ACRE-FEEt  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q 
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TABLE   3   (coMinu.d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


ROHNERT    PARK 


HYDROLOQIC    STUDY  AREA 


NORTH    COAST 


WATER  SUPPLIER 
Tyo»  


ROHNERT    PARK 


MUNICIPAL   WATER    DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1»70_LlI33 

,„n     22,965 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .  .  EO 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  .^_^__^^^^_^__^^_^^___^_^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  tS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!.* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1,726 

Availabl 

e 











1.32 

1972 

2,015 

17 

16 

21 

29 

U6 

52 

66 

59 

1.8 

31 

26 

28 

1.39 

1973 

2,305 

29 

28 

27 

1.1 

59 

75 

80 

75 

57 

1.5 

35 

3» 

585 

1974 

2,581. 

3h 

33 

3k 

39 

67 

85 

83 

82 

75 

61. 

36 

37 

669 

1975 

2,871* 

35 

33 

36 

38 

76 

89 

91 

77 

72 

1.9 

36 

36 

668 

1976 

3,ltT3 

U7 

ko 

1.8 

55 

100 

113 

121 

108 

96 

79 

70 

1.8 

925 

1977 

"4,055 

lit 

39 

1.1 

60 

61. 

1U 

88 

98 

79 

62 

kk 

U5, 

738 

1978 

It,  261. 

ki 

U2 

52 

52 

102 

112 

120 

128 

120 

107 

87 

62 

1,029 

1979 

It, 362 

5U 

57 

60 

78 

112 

17U 

196 

168 

151 

95 

61. 

6U 

1,273 

1980 

5,011 

6k 

6l 

71. 

9k 

129 

161 

183 

l6o 

136 

108 

95 

72 

1,337 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (sped)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

-1/ 

Mpoi^' 

1970 

1971 

It. 32 

7,1.56 

159 

.178 

1972 

It. 36 

3,785 

62 

63 

77 

110 

169 

197 

21.2 

217 

182 

111. 

99 

103 

137 

.153 

1973 

k.kl 

10,165 

92 

98 

86 

131. 

187 

21.6 

25U 

238 

187 

H.3 

115 

108 

158 

.177 

1974 

1..1.5 

11,1.99 

95 

102 

95 

113 

188 

21.6 

233 

230 

217 

180 

10U 

10k 

159 

.178 

1975 

It. 50 

12,926 

87 

91 

90 

98 

190 

230 

227 

192 

186 

122 

93 

90 

11.2 

.159 

1976 

lt.53 

15,733 

96 

88 

98 

117 

205 

239 

2!t8 

221 

203 

162 

11.8 

98 

161 

.180 

1977 

It. 55 

18,1.50 

77 

75 

72 

108 

112 

131. 

151. 

171 

1U3 

108 

79 

79 

110 

.123 

1978 

It.  58 

19,529 

71. 

77 

86 

89 

168 

191 

198 

211 

205 

177 

1M 

102 

lLli 

.161 

1979 

I..61 

,    20,109 

87 

101 

96 

129 

180 

288 

311. 

269 

250 

152 

106 

103 

173 

.19lt 

1980 

U.6l» 

23,250 

89 

90 

103 

135 

179 

231 

251. 

222 

195 

150 

136 

100 

157 

.176 

AVERAGE 

U7I-I9W 

U.6l 

20,963 

83 

89 

95 

118 

176 

237 

255 

231. 

217 

160 

130 

102 

158 

.177 

1/      0PC(J      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       ilpc»     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Qg 
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TABLE   3   (coniinuxO 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA    ROSA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH    COAST 


WATER  SUPPLIER 
T»p«  


SANTA  ROSA 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,970     51,006 

.—     B3>2°5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1871 

18,032 

198 

219 

221 

2U5 

312 

1*70 

1*78 

U59 

1.00 

300 

273 

225 

3,800 

1872 

19,309 

16,953 

218 

230 

250 

257 

313 

1.50 

533 

1*23 

375 

276 

2l»7 

268 

3.8U0 

1973 

21,310 

19,002 

232 

220 

21*0 

331 

U67 

526 

555 

508 

383 

31*6 

2>*9 

270 

1*,327 

1874 

22,710 

20,396 

230 

159 

230 

281. 

ltOU 

5U6 

516 

1.77 

kSk 

1.23 

265 

21.1 

".,259 

1975 

23,832 

21,506 

269 

251 

259 

278 

1*90 

1.9U 

57U 

505 

522 

32U 

293 

268 

l*,527 

1876 

2U.837 

22,511 

321* 

259 

297 

319 

562 

590 

711 

590 

583 

389 

297 

331 

5,252 

1977 

26,116 

23,790 

256 

223 

215 

21.0 

213 

277 

337 

307 

277 

266 

220 

220. 

3,051 

1978 

27,11't 

2"*,755 

238 

207 

21*2 

228 

610 

1*91 

5 1.1. 

601 

1*18 

1.1*0 

315 

277 

It  ,611 

1978 

27,81.6 

25,1*1.2 

303 

2*6 

276 

309 

366 

585 

629 

583 

1*79 

382 

275 

281 

U.71U 

1980 

28,998 

26,501 

278 

260 

296 

331* 

U5I* 

563 

616 

572 

1*93 

1*27 

293 

331. 

It,  920 

YEAR 

OF 

RECORD 

»ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

^1/ 
jpcd- 

•w 

1970 

1971 

3.25 

58,601. 

109 

133 

122 

139 

172 

267 

263 

253 

228 

165 

155 

121* 

178 

.199 

1972 

3.20 

60,789 

lilt 

128 

131 

139 

163 

21. 3 

278 

221 

202 

lUlt 

133 

11*0 

170 

.190 

1973 

3.15 

67,126 

111 

117 

115 

161. 

221. 

261 

267 

2ltlt 

190 

166 

124 

130 

177 

.198 

1974 

3.10 

70,1.01 

105 

81 

105 

13k 

185 

259 

236 

219 

229 

191* 

125 

110 

166 

.186 

197S 

3.05 

72,688 

119 

123 

115 

127 

217 

227 

255 

22l» 

239 

lM 

13* 

119 

171 

.192 

1976 

3.07 

76,250 

137 

117 

126 

139 

238 

258 

301 

250 

255 

165 

130 

lltO 

188 

.211 

1977 

3.09 

80,698 

102 

99 

86 

99 

85 

lilt 

135 

123 

lilt 

106 

91 

88 

101* 

.116 

1976 

3.11 

81.,  325 

91 

88 

93 

90 

233 

191* 

208 

230 

165 

168 

125 

106 

150 

.168 

1979 

3.13 

87,158 

112 

101 

102 

118 

135 

22lt 

233 

216 

183 

11.1 

105 

10lt 

11.8 

.166 

1960 

3.15 

91, 31*1* 

98 

98 

105 

122 

160 

205 

218 

202 

180 

151 

107 

118, 

11*7 

.165 

AVERAGE 

1971- W»0 

3.13 

87,609 

100 

96 

100 

110 

176 

208 

220 

216 

176 

153 

112 

109 

11.8 

.166 

1/       gocd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 
2/       alpc<     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALL 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continual) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SEBASTOPOL 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


NORTH    COAST 


WATER  SUPPLIER 
Type  


SEBASTOPOL 


MUNICIPAL   WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

„7C     3,993 

■—     5,500 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE [Ei 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  ^^^^^^^^^^_^^^^^^_______ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

3/ 

1971 

27 

28 

28 

18 

18 

12 

1972 

15 

13 

111 

16 

36 

25 

37 

** 

U3 

15 

11 

15 

281. 

1973 

18 

Ik 

13 

19 

23 

28 

36 

*0 

27 

38 

18 

19 

293 

1974 

15 

15 

15 

21 

25 

30 

38 

32 

35 

2* 

16 

19 

285 

1975 

15 

11. 

19 

15 

23 

38 

31 

32 

32 

21 

17 

19 

276 

1976 

15 

15 

21 

18 

36 

3k 

3*1 

35 

25 

20 

23 

16 

292 

1977 

18 

lA 

1* 

19 

23 

2* 

29 

39 

35 

38 

16 

1*, 

283 

1978 

18 

15 

15 

16 

2* 

29 

*0 

31 

25 

29 

19 

18 

279 

1979 

1,98* 

1,9*9 

19 

16 

16 

26 

21 

30 

39 

33 

29 

25 

16 

20 

290 

1980 

2,02* 

1,989 

15 

16 

20 

20 

27 

38 

31 

30 

3*4 

aii 

22 

23 

300 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (good)    1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,1/ 

jped- 

mJt 

1970 

1971 

*,060 

215 

222 

230 

1*3 

1*8 

95 



__ 

1972 

It,  160 

116 

108 

109 

128 

279 

200 

287 

3*1 

3*5 

116 

88 

116 

187 

.209 

1973 

h,  310 

135 

116 

97 

11.7 

172 

217 

269 

299 

209 

28U 

139 

1*2 

186 

.208 

1974 

*,66o 

10* 

115 

10* 

150 

173 

215 

263 

222 

250 

166 

lilt 

132 

168 

.188 

1975 

I.,8l0 

101 

lot 

127 

10* 

151. 

263 

208 

215 

222 

11.1 

118 

12T 

157 

.176 

1976 

It  ,880 

99 

106 

139 

123 

238 

232 

225 

231 

171 

132 

157 

106 

163 

.183 

1977 

*,8l0 

121 

10* 

9k 

132 

151. 

166 

19* 

262 

2*3 

255 

111 

9* 

161 

.180 

1978 

'•,959 

117 

108 

98 

108 

156 

195 

260 

202 

168 

189 

128 

117 

15* 

.172 

1979 

2.77 

5,1.96 

112 

10<i 

91. 

158 

123 

182 

229 

19* 

176 

1*7 

97 

117 

1*5 

.162 

1980 

2.77 

5,606 

86 

98 

115 

119 

155 

226 

178 

173 

202 

138 

131 

132, 

1*6 

.16* 

AVERAGE 

1S7I-19M 

2.77 

5,351. 

105 

103 

102 

128 

1*5 

201 

222 

190 

182 

158 

119 

122 

1*8 

.166 

1/      sped      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/      alpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Count  inaccurate  prior  to  1979. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAN  FRANCISCO  BAY 


WATER  SUPPLIER    

Typ#  MUNICIPAL  WATEF.  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

■°™        k<™ 

"■"        6. (Till 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE C3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 
Valley  of  the  Moon  CWD 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

1,777 

1,558 

17.5 

18.9 

19.7 

23.8 

32.6 

U8.8 

**9.5 

50.1 

lilt. 9 

29.0 

2lt.9 

19.6 

379.3 

1972 

1,818 

1,555 

19.7 

21.1 

25.3 

27.6 

1*6.7 

50.1 

53.7 

51.5 

38.9 

25.1 

22.9 

25.3 

1*07.9 

1973 

1,953 

1,687 

21.7 

19.9 

22.7 

33.0 

liT.l* 

52.3 

58.0 

55.6 

38.2 

33.  h 

20.8 

23.0 

It  26.0 

1974 

2,015 

1,727 

19.8 

20.2 

23.5 

23.7 

lt2.lt 

58.1 

50. T 

50.8 

1*9.0 

38. T 

25.2 

20.lt 

li22.5 

197$ 

2,116 

1,753 

23.1 

23.1 

22.9 

23.7 

1*7.6 

U9.0 

53.8 

'•9. 5 

50.6 

28.8 

2U.8 

22.lt 

>*19.3 

1976 

2,165 

1,902 

28.9 

23.1 

27.7 

30.5 

5lt.6 

52.0 

60.3 

Ii2.2 

UU.o 

36.1 

26.0 

28.1 

lt53.5 

1977 

2,255 

1.97U 

20. T 

17.8 

16.0 

19.7 

16.6 

23.7 

3U.0 

31.2 

2U.0 

21.6 

15.6 

13.9   ' 

25  It.  8 

1978 

2,290 

2,007 

15.9 

lU.l 

19.5 

I8.lt 

37.3 

ltlt.lt 

50.3 

I18.5 

36.1 

38.  it 

26.6 

23.lt 

372.9 

1979 

2,372 

2,087 

25.3 

21.2 

22.6 

27.3 

37. It 

52.9 

57.6 

53.lt 

U5.8 

35.2 

23.6 

22.1 

It2lt.lt 

1980 

2,1*51* 

2,165 

21.2 

20.3 

25.5 

30.9 

"*5.3 

5lt.5 

57.3 

53.8 

1*9.5 

ItO.l 

26.0 

27.  >» 

1*51.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

Bpca- 

•w 

1970 

1971 

2.91 

5,171 

109 

131 

123 

153 

203 

315 

309 

313 

289 

181 

161 

122 

201 

.225 

1972 

2.88 

5,236 

121 

139 

156 

176 

288 

319 

331 

317 

2U8 

155 

1U6 

156 

213 

.239 

1973 

2.81* 

5,5>*7 

126 

128 

132 

198 

276 

31U 

337 

323 

230 

19U 

125 

13** 

210 

.235 

1974 

2.80 

5.6U2 

113 

128 

13** 

1U0 

2U2 

3l*3 

290 

290 

289 

221 

11*9 

117 

205 

.230 

197$ 

2.76 

5,8**0 

128 

lUl 

126 

135 

263 

280 

297 

273 

289 

159 

ll»2 

12lt 

197 

.221 

1976 

2.76 

5,975 

156 

133 

150 

170 

295 

290 

326 

228 

2U5 

195 

1U5 

152 

207 

.232 

1977 

2.76 

6,22lt 

107 

102 

83 

106 

86 

127 

176 

162 

129 

112 

8U 

72 

112 

.125 

1978 

2.76 

6,320 

81 

80 

100 

97 

190 

23I* 

257 

2U8 

190 

196 

11*0 

119 

162 

.181 

1979 

2.77 

6,570 

121* 

115 

111 

139 

181* 

268 

283 

262 

232 

173 

120 

109 

177 

.198 

1980 

2.77 

6,798 

101 

103. 

121 

152 

215 

267 

272 

255 

2l*3 

190 

127 

130 

182 

.201* 

kVERAOE 

1971- »M 

2.77 

6,563 

102 

99 

111 

129 

196 

256 

271 

255 

222 

186 

129 

119 

IT* 

.195 

OPCCl      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
llpci      -    ACRE-FEE*  PER  CAPITA  ANNUALLY 

14—77656 


METERED         Q 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       Q 
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TABLE    3    (continued) 

WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  JOAQUIN 

MODESTO   AND   DEL   ESTE  WATER   COMPANY 

Tvoe 

MTINTCTPAT,   WATER    DEPARTMENT   k   PRTVATE  WATER   COMPANY 

CITY  CENSUS  POPULATION 

61.712 

i..n  10T.200 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE GD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

20,1.28 

302 

281* 

1.66 

679 

1,008 

1,122 

1,377 

1,368 

1,106 

688 

31*9 

315 

9,061* 

1971 

21,733 

310 

321 

It  39 

602 

880 

1,153 

1,395 

1,1*15 

1,156 

693 

1*37 

31*2 

9,11*3 

1972 

23,092 

386 

L26 

832 

863 

1,253 

1,1.1.2 

1,701. 

1,753 

1,353 

812 

1.67 

L65 

11,756 

1973 

21*, 1*72 

1.19 

360 

li02 

755 

1,271* 

1,1*58 

1,621* 

1,681 

1,239 

775 

513 

1*52 

10,952 

1974 

25,7>*8 

375 

1*15 

U91 

62*. 

1,183 

1,393 

1,601* 

1,673 

1,1.73 

1,000 

1*91 

1.1.0 

11,162 

1975 

27,093 

1*1*1* 

1*10 

1*87 

69I1 

1,312 

1,1*72 

1,659 

1,159 

1,1*37 

9*»8 

533 

521 

11,076 

1976 

29,863 

639 

52l4 

765 

916 

901 

1,571 

1,758 

1,502 

1,383 

985 

681 

633 

12,31*8 

1977 

32,596 

531 

500 

568 

914 

903 

1,058 

1,1*80 

1,558 

1,321 

1,009 

632 

571, 

11,072 

1978 

33,027 

1»88 

U60 

573 

670 

1,210 

1,520 

1,731 

1,893 

1,206 

1,105 

720 

580 

12,161 

1979 

3U.260 

5145 

U85 

600 

899 

1,1*1*. 

1,666 

1,839 

1,812 

1,758 

1,061 

658 

61*1. 

13,381 

1980 

35,175 

573 

558 

702 

1,050 

1,380 

1,603 

1,757 

2,106 

1,1.62 

1,221* 

869 

678 

13,962 

YEAR 

OF 

RECORO 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    "» 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A/ 

gpcd- 

*w 

1970 

3.123 

63,800 

153 

159 

236 

355 

510 

586 

696 

692 

578 

31*8 

182 

159 

389 

.1*36 

1971 

3.127 

68,000 

1*»7 

169 

208 

295 

1*17 

565 

662 

671 

567 

329 

21*. 

162 

368 

.1*12 

1972 

3.131 

72,300 

172 

203 

371 

398 

559 

665 

760 

782 

621* 

362 

215 

207 

1*1*1* 

.1*97 

1973 

3. 131* 

76,700 

176 

168 

l60 

328 

536 

631. 

683 

707 

538 

326 

223 

190 

391 

.1.38 

1974 

3.138 

60, too 

150 

183 

196 

25 1 

1.72 

575 

61.0 

668 

608 

399 

203 

176 

378 

.1*23 

1975 

3.11.2 

85,100 

168 

172 

185 

272 

1.97 

577 

629 

1*39 

563 

359 

209 

197 

357 

.1*00 

1976 

3.11.6 

93,900 

220 

192 

263 

325 

3U0 

558 

60k 

516 

1»91 

338 

21.2 

217 

359 

.1*02 

1977 

3.150 

102,700 

167 

IT* 

178 

297- 

281* 

352 

1*65 

1*89 

1*29 

317 

205 

179 

295 

.330 

1978 

3.153 

101*  ,100 

151 

158 

178 

215 

375 

U87 

536 

588 

386 

31*2 

231 

180 

320 

.358 

1979 

3.157 

108,200 

162 

160 

179 

277 

1*22 

513 

5U8 

5U0 

5>»2 

316 

203 

192 

339 

.380 

1980 

3.161 

111,200 

166 

173 

20*1 

315 

1.00 

U8l 

510 

611 

1*38 

355 

260 

197 

31*3 

.38". 

AVERAGE 

1971- 19 SO 

3.157 

107,833 

160 

16U 

187 

269 

399 

L.91* 

531 

580 

1*55 

388 

231 

190 

331* 

.371. 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       llpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

1970  use  differs  from  Bulletin  166-2 
area  of  Del  Este  Water  Company  was 


se  the  service 


COMBINATION       (JJ 
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T  A  S  L  E   3  (continual 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


STANTSIAI1S 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SAM   JOAQUIN 


WATER  SUPPLIER 
T»p« 


MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

2.50? 

■oan  2.835 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  W  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE GH 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

818 

8llt 

9 

8 

12 

16 

21 

23 

23 

2k 

21 

17 

7 

9 

190 

1971 

835 

8 

5 

12 

15 

19 

23 

21 

26 

20 

Ik 

5 

5 

173 

1972 

868 

8 

12 

22 

17 

2k 

25 

30 

26 

23 

Ik 

k 

1* 

209 

1973 

89l» 

6 

3 

6 

13 

2>4 

29 

3U 

29 

8 

13 

9 

9 

183 

1974 

89? 

7 

8 

8 

9 

26 

31 

» 

37 

29 

27 

10 

10 

236 

1975 

901 

8 

9 

12 

16 

33 

U8 

»3 

39 

39 

3k 

23 

16 

320 

1976 

911 

13 

10 

15 

21 

kl 

63 

35 

3k 

36 

18 

9 

10 

305 

1977 

932 

5 

13 

7 

13 

11 

22 

26- 

21 

20 

Ik 

8 

k 

16k 

1978 

9k0 

6 

2 

k 

It 

22 

30 

29 

27 

21 

19 

Xk 

12 

190 

1979 

957 

7 

8 

12 

17 

2k 

33 

32 

30 

26 

21 

11 

11 

232 

1980 

966 

961 

11 

10 

13 

lk 

2k 

27 

33 

3U 

2U 

19 

:.i 

13 

236 

YEAR 

OF 

RECORO 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PC<J)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

w 

1970 

3.077 

2,500 

116 

111. 

155 

213 

271 

307 

297 

310 

280 

219 

93 

116 

208 

.233 

1971 

3.06U 

2,600 

99 

69 

ll»9 

192 

236 

295 

261 

323 

256 

17k 

6k 

62 

182 

.20k 

1972 

3.052 

2,600 

99 

159 

273 

218 

298 

321 

372 

323 

295 

17k 

51 

50 

220 

.21.6 

1973 

3.039 

2,700 

72 

uo 

72 

160 

287 

358 

1.06 

3k6 

99 

155 

111 

108 

186 

.208 

1974 

3.026 

2,700 

8k 

106 

96 

111 

311 

383 

1.06 

kk2 

358 

323 

123 

119 

239 

.268 

197S 

3.0lk 

2,700 

96 

119 

lk3 

198 

39k 

593 

51k    ' 

U66 

k8l 

'.06 

28k 

191 

325 

.36k 

1976 

3.001 

2,700 

155 

128 

179 

259 

U90 

778 

kl8 

U06 

kkk 

215 

111 

119 

309 

.3k6 

1977 

3.988 

2,800 

58 

166 

81 

155 

127 

262 

300 

2k2 

238 

161 

95 

1.6 

160 

.179 

1978 

2.975 

2,800 

69 

26 

k6 

1.8 

253 

357 

33k 

311 

250 

219 

167 

138 

186 

.208 

1979 

2.963 

,  2,800 

81 

102 

138 

202 

276 

393 

369 

3k6 

310 

2k  2 

131 

127 

227 

.25k 

1980 

2.950 

2,900 

122 

119 

lk5 

161 

267 

310 

367 

378 

276 

211 

161 

lk5    ■ 

222 

•  2k9 

tVERAGC 
1*74- 1M0 

2.963 

2,833 

91 

82 

110 

137 

265 

353 

357 

3k  5 

279 

22k 

153 

137 

212 

.237 

y    gpca 

2/       4IPC4 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE     Q  COMBINATION      g| 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ.  


CORNING,   CITY  OF 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

3.573 

I960  __JtiHt5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY (O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,385 

1,385 

19 

15 

22 

36 

»7 

39 

65 

53 

I4I4 

26 

17 

17 

It  00 

1971 

1,1*10 

l.ltlO 

17 

20 

20 

fcO 

38 

U9 

65 

55 

1*2 

27 

17 

IT 

U07 

1972 

1,1*39 

1,1.39 

20 

lit 

26 

32 

hi 

50 

65 

59 

60 

21 

15 

19 

1*22 

1973 

1.U65 

1,1.65 

18 

16 

Ik 

16 

37 

62 

67 

62 

*»3 

25 

19 

23 

1*02 

1974 

l,k91 

1,1*91 

19 

18 

17 

18 

33 

57 

66 

62 

Ui> 

23 

18 

22 

39T 

1975 

l.SM 

1.5*t8 

20 

17 

18 

22 

3U 

58 

62 

69 

57 

lit* 

26 

23 

1*50 

1976 

1,556 

1,556 

25 

22 

19 

39 

56 

82 

5*> 

58 

■•5 

35 

28 

17 

U80 

1977 

1,597 

1,597 

20 

20 

16 

ItO 

1.7 

67 

71 

62 

62 

u 

26 

19 

I19I1 

1978 

1,631 

1,631 

19 

19 

16 

27 

U5 

71 

98 

78 

63 

1.6 

37 

36 

555 

1979 

1,775 

1,775 

30 

20 

17 

28 

56 

79 

97 

86 

33 

i.8 

37 

20 

551 

1980 

1,800 

1,800 

32 

26 

37 

39 

35 

61 

56 

98 

81 

69 

76 

55 

665 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    3/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

***&' 

1970 

2.58 

3,570 

172 

150 

199 

336 

lt25 

36lt 

587 

1*79 

1*11 

235 

159 

15* 

307 

.3UU 

1971 

2.59 

3.6LO 

151 

196 

177 

366 

337 

ltlto 

576 

1.87 

385 

239 

156 

151 

306 

.31*3 

1972 

2.59 

3,730 

173 

129 

225 

286 

355 

UL7 

562 

510 

536 

182 

l» 

16U 

309 

.3U6 

1973 

2.60 

3,800 

153 

150 

119 

lltO 

3H 

SU 

569 

526 

377 

212 

167 

195 

290 

.325 

1974 

2.60 

3,800 

158 

166 

1*1 

155 

27  it 

I190 

5'.9 

515 

378 

191 

155 

183 

280 

.311* 

1975 

2.61 

>t,030 

160 

151 

lit  It 

182 

272 

it  80 

lt96 

552 

U71 

352 

215 

181. 

306 

.31*3 

1976 

2.61 

It,  060 

199 

187 

151 

320 

M15 

673 

U29 

1*61 

369 

278 

230 

135 

323 

.362 

1977 

2.62 

It,  180 

15k 

171 

123 

319 

363 

531. 

5U8 

U78 

L9I* 

31.0 

207 

1*7 

321* 

.363 

1978 

2.62 

It  ,280 

1*3 

159 

121 

210 

339 

553 

739 

588 

1*91 

31*7 

288 

271 

355 

.398 

1979 

2.63 

,11,660 

208 

153 

118 

200 

388 

565 

671 

595 

236 

332 

265 

138 

32** 

.363 

1980 

2.63 

lt,7lt0 

218 

189 

252 

27>t 

238 

It  29 

381 

667 

570 

U70 

531. 

37*      ' 

383 

.1*29 

kVERAGE 

1*7!- MM 

2.63 

■•,560 

190 

167 

161t 

228 

322 

516 

597 

617 

1*32 

383 

362 

261 

35** 

.396 

1/     gpco 
2/     "PC" 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □  COMBINATION       Q 
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TABLE    3     iconl.nu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ»  _____ 


RED  BLUFF,    CITY   OF 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

'""         7.676 

.™  9<h9° 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY .D 

OTHER  _______________________ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

2,1*9 

2,70* 

58 

*8 

69 

108 

157 

161. 

220 

211 

152 

10* 

52 

53 

1,396 

1971 

2,739 

2,686 

55 

52 

61 

89 

115 

153 

229 

208 

176 

96 

71 

6* 

1,369 

1972 

2,785 

2,726 

59 

59 

81 

111. 

16U 

186 

250 

236 

167 

83 

69 

78 

1,5*6 

1973 

2,968 

2.903 

81 

1.0 

52 

131 

155 

200 

217 

19* 

1*1 

78 

6l 

32 

1,382 

1974 

3,067 

3,001 

31 

29 

29 

1.3 

262 

165 

171 

191 

15* 

67 

87 

** 

1,276 

1975 

3,129 

3,060 

39 

38 

37 

1.9 

13* 

188 

18* 

165 

150 

66 

*3 

33 

1,126 

1976 

3,11*9 

3,075 

1.6 

39 

58 

166 

159 

177 

195 

1*1 

116 

62 

52 

*9 

1,260 

1977 

3,170 

3,086 

UO 

52 

57 

81 

72 

157 

181. 

161 

108 

61 

59 

*2     - 

1,07* 

1978 

3,*T3 

3,38* 

35 

** 

37 

32 

93 

1L8 

158 

163 

108 

98 

60 

50 

1,026 

1979 

3.1*76 

3,*l6 

Lit 

1.1 

1.6 

56 

113 

178 

178 

177 

119 

72 

*0 

*0 

1,10* 

1980 

3,626 

3,551 

1.1 

38 

37 

52 

130 

1*3 

115 

116 

82 

56 

65 

52 

927 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (9PCd)    •» 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

**Jt 

1970 

2.8* 

7,800 

2*0 

220 

285 

*62 

6*9 

701 

910 

873 

650 

*30 

222 

219 

*90 

.5*9 

1971 

2.82 

7,730 

229 

2*0 

255 

38* 

*80 

660 

956 

868 

759 

*01 

306 

267 

*85 

•  5*3 

1972 

2.81 

7,820 

2*3 

260 

33* 

*86 

677 

793 

1,031 

97* 

712 

3*2 

29* 

322 

5*0 

.605 

1973 

2.79 

8,280 

316 

173 

203 

527 

60* 

805 

8*5 

756 

568 

30* 

2*6 

125 

*57 

.512 

1974 

2.77 

8,510 

129 

122 

110 

168 

993 

6*6 

6*8 

72* 

603 

25* 

3*0 

167 

*11 

.*60 

1975 

2.76 

8,630 

1*6 

157 

138 

189 

501 

726 

688 

617 

579 

2*7 

166 

123 

357 

.*00 

1976 

2.7* 

8,630 

172 

156 

217 

6*1 

59* 

68* 

729 

527 

**8 

232 

201 

183 

399 

.**7 

1977 

2.73 

8,6*0 

1*9 

2** 

213 

313 

269 

606 

687 

601 

*17 

228 

228 

157 

3*1 

.382 

1978 

2.71 

9,*10 

120 

167 

127 

113 

319 

52* 

5*2 

559 

383 

336 

213 

171 

299 

•  335 

1979 

2.69 

,9,360 

152 

156 

159 

199 

389 

63* 

613 

610 

*2* 

2*8 

1*2 

139 

232 

.362 

1980 

2.68 

9,710 

136 

135 

123 

179 

*32 

*91 

382 

385 

281 

186 

223 

173 

261 

.292 

AVERAGE 

M7»-tM0 

2.69 

9,*93 

136 

153 

136 

16* 

380 

550 

512 

518 

363 

257 

193 

161 

29* 

.329 

y       BPCO      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

_/       tlpca      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       _\ 
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TABLE     3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

5-2°6 

6.938 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY .■  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE \2 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS.* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,901* 

1,856 

& 

29 

36 

1*9 

5* 

76 

86 

69 

80 

73 

1*9 

23 

658 

1971 

1,917 

33 

1)0 

U3 

69 

50 

60 

60 

86 

96 

82 

58 

56 

733 

1972 

1,915 

39 

29 

1*3 

1*9 

67 

69 

90 

88 

T* 

62 

36 

33 

679 

1973 

1,9*3 

22 

till 

28 

27 

1*3 

88 

101 

78 

68 

68 

73 

1*7 

687 

1974 

1,922 

53 

1.9 

1*2 

1*1* 

75 

75 

83 

98 

72 

100 

57 

36 

781* 

1975 

1,983 

50 

1*0 

1.0 

5U 

"*7 

68 

96 

82 

71* 

91 

65 

1*9 

756 

1976 

2, Ofc  5 

57 

58 

3k 

57 

60 

96 

90 

82 

87 

53 

68 

60 

802 

1977 

2,128 

38 

63 

1*5 

U7 

71 

95 

71 

93 

1.2 

1.1 

32 

1.2 

680 

1978 

2,157 

57 

39 

1.1 

31* 

62 

81 

80 

91 

6o 

89 

71 

67 

T72 

1979 

2,170 

67 

"*5 

6*. 

71 

96 

109 

99 

10U 

99 

91 

55 

68 

968 

1980 

2,200 

60 

61 

69 

70 

53 

73 

88 

96 

75 

90 

61* 

53 

852 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

*w 

1970 

2.805 

5,300 

207 

195 

219 

308 

329 

1.78 

523 

1*20 

503 

1*1*1* 

308 

1U0 

3l»0 

.381 

1971 

2.81*0 

5,1*00 

197 

265 

257 

1*26 

299 

370 

358 

»« 

593 

1*90 

358 

335 

372 

.U17 

1972 

2.875 

5,500 

229 

182 

252 

297 

393 

1.18 

528 

516 

1*1*8 

361* 

218 

191* 

337 

.377 

1973 

2.910 

5,700 

125 

276 

158 

158 

21*3 

515 

572 

U1.1 

398 

385 

1*27 

266 

330 

.370 

1974 

2.91*5 

5,700 

300 

307 

238 

257 

l»2li 

1*39 

1*70 

555 

1*21 

566 

333 

20U 

377 

.1*22 

1975 

2.980 

5,900 

273 

21.2 

219 

305 

257 

384 

525 

1*1*8 

Ul8 

1*98 

367 

268 

351 

.393 

1976 

3.011* 

6,200 

297 

323 

177 

306 

312 

516 

1*68 

1*27 

1*68 

276 

366 

312 

353 

.395 

1977 

3.01*9 

6,500 

189 

3I.6 

223 

21*1 

352 

1*87 

352 

1*62 

215 

203 

16U 

208 

287 

.321 

1978 

3.081* 

6,700 

27 1* 

208 

197 

169 

299 

1*03 

385 

1*38 

299 

1*29 

353 

323 

316 

.351* 

1979 

3.119 

6,800 

318 

236 

30U 

3U8 

1.55 

531* 

1*70 

1*93 

U85 

1*32 

270 

323 

390 

.1*37 

1980 

3.151* 

6,900 

281 

305 

232 

338 

21.8 

353 

1*11 

1.1,9 

362 

1*21 

309 

2U8' 

337 

.377 

AVERAGE 
U7I-WM 

3.119 

6,800 

291 

250 

275 

285 

331. 

1*30 

1*22 

U60 

382 

1*27 

311 

298 

31*8 

.390 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       ilpct      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       Q 


2W 


TABLE    3    kont.^.d) 
WATER   PRODUCTION,   POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PORTEBVILLE 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Type  


PORTESVILLE 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1970  _i£l£°i 

,98o_!2iil22 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY H 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE Q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     Q 

OTHER  ^^^^^^_______^^^^^^^^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1870 

3,598 

31 

29 

33 

61 

81 

10* 

169 

ll*6 

120 

86 

50 

33 

9l*3 

1971 

3,725 

32 

38 

68 

69 

95 

120 

197 

21.1. 

226 

85 

56 

U6 

1,276 

1972 

3,893 

3* 

30 

75 

82 

105 

133 

171 

171. 

163 

108 

5* 

kk 

1,173 

1973 

3,91*0 

kk 

l»3 

1*3 

56 

137 

172 

173 

218 

ll*8 

105 

81 

1*5 

1,265 

1974 

3,987 

37 

5U 

50 

56 

139 

198 

11*5 

202 

170 

103 

99 

1*9 

1,302 

197S 

U.131 

60 

56 

55 

69 

130 

195 

201 

211 

136 

lh  3 

63 

6U 

1,383 

1976 

**,198 

70 

66 

62 

98 

1U8 

20l< 

216 

nk 

172 

95 

72 

7*. 

1,1*51 

1977 

U.26U 

57 

63 

72 

113 

87 

130 

181 

163 

151. 

113 

83 

61 

1,277 

1978 

U.670 

52 

55 

kk 

58 

87 

198 

181* 

200 

127 

115 

79 

6k 

1,263 

1979 

It, 91*5 

58 

1*3 

62 

71 

1U8 

221 

355 

263 

178 

157 

Ilk 

121 

1,791 

1980 

5,170 

76 

69 

71 

103 

H.3 

186 

219 

28U 

210 

165 

121 

81 

1,728 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

opcd- 

^' 

197ol/ 

3.61*1 

13,100 

76 

79 

81 

155 

199 

265 

ltl6 

360 

305 

212 

127 

81 

197 

.221 

1971 

3.672 

13,700 

75 

99 

160 

168 

22lt 

292 

1*61* 

575 

550 

200 

136 

108 

255 

.286 

1972 

3.702 

lit, 1*00 

76 

7*. 

168 

190 

235 

308 

383 

390 

377 

21*2 

125 

99 

223 

.250 

1973 

3.732 

lit  ,700 

97 

10lt 

9lt 

127 

301 

390 

380 

lt78 

336 

230 

18U 

99 

236 

.261. 

1974 

3.763 

15,000 

80 

129 

108 

12l| 

299 

ltUO 

312 

It  3*t 

378 

222 

220 

105 

238 

.267 

1975 

3.791* 

15,700 

123 

127 

113 

1*6 

267 

klk 

ltl3 

U3lt 

289 

291* 

13U 

131 

2ltl 

.270 

1976 

3.82U 

16,100 

lltO 

1U6 

12lt 

203 

297 

It  22 

1*33 

3**9 

356 

190 

1U9 

1U8 

2U6 

.276 

1977 

3.851* 

16, It  00 

112 

137 

Ua 

230 

171 

261t 

356 

321 

313 

222 

169 

120 

213 

.239 

1978 

3.885 

18,100 

93 

109 

78 

107 

155 

365 

328 

356 

23* 

205 

11*5 

lilt 

191 

.211* 

1979 

3.916 

,   19,!t00 

96 

79 

103 

122 

2U6 

380 

590 

1*37 

306 

261 

196 

201 

253 

.283 

1980 

3.9!*6 

20, U 00 

120 

121 

112 

168 

226 

30  It 

31*6 

kk9 

3U3 

260 

198 

128 

231 

.259 

AVERAGE 

1971-tSKJ 

3.916 

19,300 

103 

103 

98 

132 

209 

350 

It  21 

Ink 

29 1* 

2U2 

180 

1U8 

225 

.252 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  OAY 

i/       ilpc»      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  1970  differs  from  Bulletin  166-2  because  it  vas  determined  that 
approximately  500  people  were  served  outside  of  the  city  boundary. 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION       (J) 
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TABLE     3    (contmu.d) 

WATER   PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Type  


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

I6. 235 

22.650 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE E3 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     LJ 

OTHER  ^^^^^^_^^^^^__^_^__^^^__ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)-WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

5,089 

56 

61 

100 

158 

228 

283 

315 

277 

196 

lUU 

99 

75 

1,992 

1971 

5.6U6 

71 

71 

1U3 

158 

162 

252 

288 

303 

187 

121. 

9U 

70 

1,931 

1972 

6,203 

73 

89 

161 

163 

265 

265 

296 

2U5 

185 

131 

75 

99 

2, OUT 

1973 

Data  Avi 

1974 

6,U7l. 

75 

70 

81. 

XW 

222 

255 

317 

270 

236 

135 

85 

83 

1,976 

1975 

6,610 

82 

75 

95 

138 

222 

269 

218 

2Ul 

23l< 

121. 

101 

106 

1,905 

1976 

6,508 

120 

121. 

13k 

11.2 

218 

300 

291 

21*0 

171 

90 

77 

106 

2,013 

1977 

6,752 

82 

75 

85 

152 

116 

256 

238 

251 

186 

132 

87 

78  - 

1,738 

1978 

6,957 

70 

63 

7U 

77 

207 

351. 

2U3 

218 

133 

162 

85 

70 

1,756 

1979 

6,801 

85 

67 

73 

123 

201 

223 

252 

228 

178 

103 

56 

70 

1,659 

1980 

6,801 

72 

91* 

102 

139 

160 

306 

268 

23U 

191 

ll*0 

72 

56 

1.83U 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATEO 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

4*0*2/ 

1970 

2.928 

1U,900 

121 

1U6 

216 

353 

k9k 

633 

682 

600 

1*38 

312 

221 

162 

366 

.1*10 

1971 

15,1.00 

1U9 

165 

300 

3l<2 

339 

51*5 

603 

635 

1*05 

260 

203 

163 

jU 

.385 

1972 

16,000 

1*7 

192 

325 

31.0 

531* 

552 

597 

Wok 

385 

26U 

156 

200 

350 

.392 

1973 

16,600 

1974 

16,800 

Ikk 

1U9 

161 

286 

U26 

506 

609 

518 

1.68 

259 

169 

159 

322 

.361 

1975 

17,800 

1U9 

150 

172 

250 

1*02 

50*. 

395 

1*37 

1*38 

225 

189 

192 

293 

.328 

1976 

18,100 

21U 

236 

239 

262 

389 

552 

519 

1*28 

315 

160 

ll*2 

189 

30U 

.3U0 

1977 

18,600 

ll»2 

lWt 

11.7 

272 

201 

1*59 

1*13 

1*35 

333 

229 

156 

135 

256 

.287 

1878 

19,1.00 

116 

112 

123 

132 

31*1* 

608 

UoU 

362 

229 

269 

1U6 

116 

21*8 

.278 

1979 

.20,000 

137 

120 

118 

205 

321* 

372 

1.06 

368 

297 

166 

93 

113 

227 

.251* 

1980 

3.176 

21,600 

108 

155 

152 

215 

239 

1*72 

1.00 

3**9 

295 

209 

111 

8U  • 

232 

.260 

AVERAGE 

1971-19*0 

20,333 

120 

129 

131 

181* 

302 

1*81* 

1*03 

360 

27** 

215 

117 

101* 

326 

.26*. 

y      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       Ifpct      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE    3    (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVEO  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


MYDROLOGIC    STUOY  AREA 


TULARE  LAKE 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY 


PRIVATE  COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

27.130 

50.850 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS  IN  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY  ♦  OUTSIDE E 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CrTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

9,686 

120 

108 

168 

261 

ltl2 

»T9 

552 

516 

367 

2l*U 

152 

112 

3,lt91 

1971 

9,975 

111. 

112 

206 

258 

283 

it  59 

580 

538 

381 

253 

150 

120 

3,lt5lt 

1972 

10,358 

123 

139 

272 

322 

1*5*1 

529 

595 

51.3 

367 

231. 

139 

132 

3,81.9 

1973 

10,799 

128 

115 

130 

256 

km 

562 

608 

539 

392 

21*  0 

170 

138 

3,755 

1974 

11, 5^9 

131. 

129 

161 

265 

1)88 

591 

61.3 

593 

V75 

276 

163 

152 

It,  070 

1975 

12,096 

162 

150 

191* 

275 

529 

608 

61. 3 

588 

U67 

300 

220 

197 

It, 333 

1976 

12,778 

2ltl 

196 

277 

31  It 

537 

578 

673 

5I.0 

399 

275 

230 

210 

lt,lt70 

1977 

13,687 

180 

197 

2U5 

3^0 

30U 

U87 

563 

511 

1*05 

299 

20  U 

177     • 

3,912 

1978 

lit, 681 

169 

159 

187 

197 

U63 

599 

66? 

619 

3U6 

365 

22 1. 

199 

lt,19U 

1979 

15,562 

196 

177 

206 

336 

5*3 

6itit 

690 

613 

508 

31.1 

219 

217 

It,  690 

1980 

16,297 

186 

172 

221. 

328 

U70 

600 

710 

653 

506 

Mo 

285 

22L 

It  ,768 

YEAR 
OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVEO 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gocd)    U 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

***■' 

*w 

1970 

2.99"t 

29,000 

133 

133 

187 

300 

It  58 

551 

6lti 

57U 

U22 

271 

175 

125 

330 

.370 

1971 

3.007 

30,000 

123 

133 

222 

287 

30lt 

510 

62U 

578 

U23 

272 

167 

129 

315 

.353 

1972 

3.019 

31,300 

127 

153 

280 

3»*3 

1*68 

563 

613 

560 

391 

21*1 

1U8 

136 

336 

.376 

1973 

3.032 

32,700 

126 

126 

128 

261 

»71 

573 

600 

532 

uoo 

237 

173 

136 

315 

.353 

1974 

3. 0l.lt 

35,200 

123 

131 

1*8 

251 

1*1*7 

560 

589 

51.3 

1.50 

253 

151* 

139 

317 

.355 

1975 

3.057 

37,000 

lltl 

1*5 

169 

2lt8 

1.61 

5U8 

561 

513 

1*21 

262 

190 

172 

321 

.359 

1976 

3.069 

39,200 

198 

172 

228 

267 

Ul.2 

U91 

55it 

*** 

339 

226 

196 

173 

312 

.3lt9 

1977 

3.082 

1.2,200 

138 

167 

187 

269 

232 

385 

*30 

391 

320 

229 

161 

135 

251* 

.att 

1976 

3.091. 

1*5,1.00 

120 

125 

133 

1*5 

329 

Lho 

1.71* 

1.1.0 

251. 

259 

16U 

lltl 

253 

.283 

1979 

3.109 

(.8,1.00 

131 

131 

137 

231 

362 

itliU 

1.60 

1.09 

350 

227 

151 

1*5 

265 

.297 

1980 

3.120 

50,800 

118 

lit 

1U2 

215 

298 

39"t 

k» 

*IJ 

332 

260 

187 

l*t2     ■ 

256 

.287 

AVERAGE 

197I-1W 

3.107 

U8,200 

123 

12U 

137 

197 

330 

U26 

lt62 

1*21 

312 

2**9 

167 

ll*3 

258 

.289 

y     gpca 
2/      HP" 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE -FELT  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION       pjj 
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TABLE    3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAJJ  JOAqUIN 

SONORA 

TyDe 

MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 

CITY  CENSUS  POPULATION 

1Q7Q  3.100 

1980  ___3jill0 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  IN  CITY D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     D 

OTHER  ^^_^^_________^^^^_^_^__ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,626 

3*4 

29 

» 

» 

51 

56 

71 

69 

58 

50 

39 

39 

561* 

1971 

1,651 

39 

25 

19 

22 

29 

hk 

58 

60 

1*5 

31* 

22 

27 

1*21. 

1972 

1,676 

29 

26 

32 

31 

I4I4 

5* 

67 

51 

1*8 

36 

30 

33 

U8l 

1973 

l,69li 

30 

30 

32 

38 

56 

53 

58 

1*9 

36 

26 

12 

12 

1*32 

1974 

1,697 

11* 

10 

17 

11 

32 

62 

56 

59 

51 

3U 

17 

11* 

377 

1975 

1,677 

17 

13 

17 

25 

35 

52 

65 

56 

51 

28 

16 

17 

392 

1976 

1,688 

20 

25 

27 

31 

55 

61 

73 

55 

50 

37 

12 

28 

1*71* 

1977 

1,695 

26 

22 

26 

27 

21 

35 

1*5 

1*U 

35 

35 

21* 

20 

360 

1978 

1,725 

20 

18 

19 

19 

UO 

53 

61 

60 

31* 

1*0. 

2k 

32 

1*20 

1979 

1,995 

23 

17 

17 

20 

3U 

1*9 

52 

51 

1*3 

30 

18 

16 

370 

1980 

2,012 

20 

19 

20 

25 

32 

l»9 

62 

61* 

51 

k5 

31 

21 

1*39 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-7 

+-P 

1970 

1.968 

3,200 

31*3 

321* 

31*3 

351. 

511* 

583 

716 

696 

601. 

50U 

1.06 

393 

1.83 

.51.1 

1971 

1.9<>5 

3,200 

393 

279 

192 

229 

292 

It  58 

585 

605 

1*69 

31*3 

229 

272 

363 

.1.07 

1972 

1.922 

3,200 

292 

280 

323 

323 

1*1.1* 

563 

675 

511. 

500 

363 

313 

333 

Ull 

.1.60 

1973 

1.900 

3,200 

302 

335 

323 

396 

565 

552 

585 

1*9U 

375 

262 

125 

121 

370 

.1*11* 

1974 

1,877 

3,200 

11*1 

112 

171 

115 

323 

61.6 

565 

595 

531 

31.3 

177 

lUl 

323 

.362 

1975 

1,85»* 

3,100 

177 

150 

177 

269 

36U 

559 

676 

583 

5I.8 

291 

172 

177 

3U6 

.388 

1976 

1.831 

3,100 

208 

278 

281 

333 

572 

656 

760 

572 

538 

385 

129 

291 

1.18 

.1.68 

1977 

1,809 

3,100 

271 

253 

271 

290 

219 

376 

1*68 

U58 

376 

361. 

258 

208 

318 

.356 

1978 

1.786 

3,100 

208 

207 

198 

20l* 

Ul6 

570 

635 

621. 

366 

U16 

258 

333 

371 

.1*16 

1979 

1.763 

3,300 

225 

181* 

166 

202 

332 

1>95 

508 

1*99 

U3I* 

293 

182 

156 

307 

.31*1* 

1980 

1.71*0 

3,500 

18U 

187 

18U 

238 

295 

1.67 

571 

590 

1.86 

U15 

295 

19I1 

3U3 

.381* 

AVERAGE 
M7I-19M 

1.763 

3,300 

206 

193 

183 

215 

31.8 

511 

571 

5T1 

U29 

375 

21*5 

228 

31*0 

.381 

1/     gpcd 
2/      •Ipci 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT-RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE     3    (cont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HVDBOLOOIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

6,285 

i»7o : 

9.425 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY Q 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE O 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ^^^_^^___^^_^___^^_^^_ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

21.1 

20.7 

10.3 

40.8 

49.0 

49.5 

62.2 

63.8 

57.7 

55.7 

41.7 

22.1 

494.6 

1971 

24.2 

31.6 

33.5 

47.1 

49.3 

59.6 

41.9 

81.4 

66.7 

62.3 

48.4 

34.1 

580.1 

1*72 

24.2 

32.4 

46.1 

55.9 

57.6 

67.6 

69.5 

79.3 

60.4 

48.0 

32.6 

30.2 

603.8 

1973 

25.5 

21.5 

20.4 

36.5 

51.7 

65.8 

68.8 

70.8 

55.4 

44.7 

40.2 

22.6 

523.9 

1974 

20.4 

26.9 

24.7 

39.8 

49.4 

59.6 

71.4 

70.8 

68.1 

46.5 

33.5 

28.0 

539.1 

1975 

26.6 

23.3 

19.9 

25.9 

46.5 

61.6 

71.8 

73.8 

64.0 

62.8 

52.9 

51.7 

580.8 

1976 

45.9 

34.9 

30.3 

43.9 

55.9 

73.4 

85.2 

76.8 

48.1 

51.4 

55.5 

47.8 

649.1 

1977 

31.3 

44.1 

38.5 

43.8 

33.4 

60.7 

65.1 

66.6 

57.5 

47.2 

46.1 

70.1 

604.4 

1978 

26.0 

25.2 

31.6 

30.8 

66.3 

72.7 

74.0 

71.1 

54.5 

53.9 

35.4 

29.7 

571.2 

1979 

27.1 

25.3 

29.6 

45.1 

61.9 

75.0 

73.4 

68.9 

69.6 

52.0 

38.5 

44.0 

610.4 

1980 

32.1 

32.6 

35.5 

53.9 

51.1 

72.9 

84.5 

75.7 

62.2 

58.9 

48.8 

41.1 

649.3 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

«*" 

•+o& 

1970 

6,285 

108 

118 

53 

216 

251 

263 

319 

327 

306 

286 

221 

113 

216 

.242 

1971 

6,500 

120 

174 

166 

242 

245 

306 

208 

404 

342 

309 

248 

169 

245 

.274 

1972 

7,226 

108 

155 

206 

258 

257 

312 

310 

354 

279 

214 

150 

135 

228 

.255 

1973 

7,276 

113 

106 

90 

167 

229 

301 

305 

314 

254 

198 

184 

106 

197 

.221 

1974 

7,647 

86 

126 

104 

173 

208 

260 

301 

299 

297 

196 

146 

118 

193 

,216 

197S 

7,883 

109 

106 

81 

110 

190 

260 

294 

302 

271 

257 

224 

212 

202 

.226 

1979 

8,689 

170 

139 

116 

168 

208 

282 

316 

285 

185 

191 

213 

177 

204 

.228 

1977 

9,106 

111 

173 

136 

160 

118 

222 

231 

236 

210 

167 

169 

248 

182 

.204 

1978 

9,316 

90 

97 

109 

110 

230 

260 

256 

246 

195 

187 

127 

103 

168 

.188 

1979 

,9,525 

92 

95 

100 

158 

210 

262 

249 

233 

244 

176 

135 

149 

176 

.197 

1980 

9,625 

108 

117 

119 

187 

171 

252 

283 

254 

215 

197 

169 

138 

184 

.206 

AVCRAOC 

9,489 

97 

103 

109 

152 

204 

258 

263 

244 

218 

187 

144 

130 

176 

.197 

y      gpcd     -   GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       UK!      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE   3  (continiwd) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA        SOUTH   COASTAL    RFCTON 


WATER  SUPPLIER        SOUTHERN   CALIFORNIA  WATER  COMPANY    (O.TAT    SYSTFMt 
Typ«  rOMMFRrT*!     WATFP,    COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

""      5.591 

IIIQ     6.800 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY '.  E 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE D 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ,^_^^^^^__^_^^^^_^^__^ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AOENCY  (S)  WITHIN  THIS  CfTY: 


YEAR 

OF 

BECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1,960 

19.6 

19.0 

23.7 

36.3 

45.2 

46.9 

57.1 

56.1 

48.8 

37.8 

25.3 

17.6 

433.4 

1971 

1,989 

18.2 

19.5 

25.4 

31.9 

33.2 

44.3 

55.7 

57.6 

49.2 

40.7 

27.2 

22.0 

424.9 

1972 

2,029 

19.4 

22.2 

36.4 

39.0 

44.5 

47.7 

58.5 

56.5 

43.5 

34.6 

22.6 

21.7 

446.6 

1973 

2.121 

20.2 

16.8 

19.0 

29.0 

39.1 

48.9 

48.3 

53.4 

41.4 

36.2 

24.4 

20.5 

397.9 

1974 

2,152 

18.3 

22.5 

20.6 

35.3 

41.1 

51.4 

55.4 

58.0 

49.6 

38.2 

35.6 

30.6 

456.6 

1975 

2,204 

22.9 

19.2 

21.7 

24.2 

40.7 

44.0 

55.4 

58.0 

49.6 

38.2 

35.6 

30.6 

440.1 

1976 

36.9 

24.2 

30.7 

34.2 

49.2 

60.0 

62.5 

58.5 

36.9 

32.8 

33.5 

33.9 

493.3 

1977 

2,318 

22.7 

28.4 

28.9 

39.2 

30.7 

45.1 

60.8 

53.0 

49.9 

46.2 

40.6 

30.4  i 

475.9 

1978 

2,406 

20.9 

17.9 

22.2 

20.9 

45.2 

54.0 

65.4 

60.7 

47.2 

47^7 

30.0 

26.1 

458.2 

1979 

2,439 

22.5 

20.2 

23.6 

34.4 

49.1 

60.8 

67.0 

64.4 

63.5 

44.0 

33.6 

36.5 

519.6 

1980 

2,411 

24.4 

23.8 

29.1 

43.6 

40.5 

60.0 

73.3 

69.0 

56.4 

56.7 

45.4. 

34.6 

556.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

aERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY 

gpcd)   J/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„1/ 
jpcd- 

W 

1970 

2.85 

5.591 

in 

121 

137 

216 

261 

280 

329 

324 

291 

218 

151 

102 

212 

.237 

1971 

2.88 

5,728 

102 

122 

143 

186 

187 

258 

314 

324 

286 

229 

158 

124 

203 

.227 

1972 

2.91 

5,904 

106 

130 

199 

220 

243 

269 

320 

309 

246 

189 

128 

119 

207 

.232 

1973 

2.94 

6,236 

104 

96 

98 

155 

206 

261 

250 

276 

221 

187 

130 

106 

175 

.196 

1974 

2.97 

6,391 

92 

126 

104 

184 

207 

268 

280 

293 

259 

193 

186 

154 

196 

.220 

1975 

3.00 

6,612 

112 

104 

106 

122 

199 

222 

270 

283 

250 

183 

179 

149 

182 

.204 

1976 

6,828 

174 

122 

145 

167 

232 

293 

295 

276 

180 

155 

164 

160 

197 

.221 

1977 

3.05 

7,070 

104 

143 

132 

185 

140 

213 

277 

242 

235 

211 

191 

139 

184 

.206 

1978 

3.08 

7,410 

91 

86 

97 

94 

197 

243 

285 

264 

212 

208 

135 

114 

169 

.189 

1979 

3.11 

,  7,589 

96 

95 

100 

151 

209 

267 

285 

274 

279 

187 

148 

155 

188 

.211 

1980 

3.20 

7,713 

102 

106 

122 

188 

169 

259 

307 

289 

244 

237 

196 

145 

197 

.221 

AVERAGE 

1978- 1M0 

3.13 

7,571 

96 

96 

106 

144 

192 

256 

292 

276 

245 

211 

160 

138 

185 

.207 

1/     gpcd     - 
2/     ilpci    - 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        g) 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION      Q 
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T  A  ■  L  E    3    (conlinu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATEH 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH   COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER  

Typ*  MIIHTCTPA1.    WATKR    nrPARTMT-HT 


city  census  population 

■°™     71,225 

im     106.600 
SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  N  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE BJ 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  _^^^^_^_^^______^^^^ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ALIO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

15,935 

247.8 

243.6 

284.3 

408.5 

462.3 

395.4 

404.8 

423.7 

491.3 

450.5 

368.8 

262.1 

4.443.1 

1971 

16,544 

234.2 

231.8 

314.9 

332.1 

363.0 

345.7 

349.9 

459.4 

443.4 

445.3 

353.3 

270.1 

4,143.1 

1972 

17,408 

296.6 

295.1 

377.5 

433.7 

447.8 

440.1 

462.1 

511.9 

476.3 

433.7 

346.4 

324.0 

4.845.2 

1973 

17,995 

288.6 

220.0 

300.3 

424.7 

446.8 

466.8 

450.8 

440.8 

441.2 

435.2 

334.5 

299.6 

4.549.3 

1974 

18,416 

298.6 

307.2 

326.8 

430.7 

501.6 

492.4 

501.0 

481.8 

463.0 

431.1 

388.8 

342.4 

4.965.4 

1975 

18,998 

373.0 

313.7 

341.1 

385.4 

470.3 

463.0 

514.8 

518.9 

525.5 

527.9 

473.4 

440.1 

5,347.1 

1978 

21,619 

475.6 

362.0 

413.2 

434.7 

523.1 

593.2 

558.5 

539.0 

484.9 

472.4 

445.0 

453.7 

5.755.3 

1977 

21,765 

400.1 

397.0 

416.2 

466.0 

467.2 

500.2 

536.0 

543.3 

555.8 

527.3 

487.0 

415.1 

5.711.2 

1978 

22,033 

403.0 

368.1 

407.1 

405.8 

540.1 

559.7 

567.2 

590.1 

570.0 

512.2 

436.2 

428.4 

5.787.9 

1979 

22,276 

412.6 

368.2 

415.9 

468.9 

548.5 

548.7 

474.2 

608.3 

590.9 

470.2 

423.8 

442.8 

5.773.0 

1980 

23,292 

395.0 

372.7 

417.2 

476.3 

497.6 

561.6 

552.2 

579.2 

521.6 

516.7 

469.6 

421.1 

5.780.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

BPCV 

a*.™.1" 

1970 

4.47 

71.154 

112 

122 

129 

191 

210 

185 

184 

192 

230 

204 

173 

119 

171 

.192 

1971 

4.87 

80.510 

94 

103 

126 

137 

145 

143 

140 

184 

184 

178 

146 

108 

141 

.158 

1972 

4.69 

81,658 

117 

125 

149 

177 

177 

180 

183 

202 

194 

171 

141 

128 

162 

.181 

1973 

4.60 

82,807 

112 

95 

117 

171 

174 

188 

176 

172 

178 

170 

135 

117 

151 

.169 

1974 

4.61 

84,958 

113 

129 

124 

169 

190 

193 

190 

183 

182 

164 

153 

130 

160 

.179 

1975 

4.48 

85,104 

141 

132 

129 

151 

178 

181 

195 

197 

206 

200 

185 

167 

172 

.193 

1976 

4.21 

91,123 

168 

137 

146 

159 

185 

217 

198 

191 

177 

167 

163 

161 

173 

.194 

1977 

4.53 

98,600 

131 

144 

136 

158 

153 

169 

175 

178 

188 

173 

165 

136 

159 

.178 

1978 

4.62 

101,712 

128 

129 

129 

133 

171 

183 

180 

187 

187 

162 

U3 

136 

156 

.175 

1979 

4.63 

103,227 

129 

127 

130 

151 

171 

177 

148 

190 

190 

147 

136 

138 

153 

.171 

1980 

4.65 

108,195 

118 

119 

125 

147 

149 

174 

165 

173 

161 

154 

145 

126 

146 

.164 

AVIRA0* 
1»7t-l»«0 

4.63 

104,378 

125 

125 

128 

144 

164 

178 

164 

183 

179 

154 

141 

133 

152 

.170 

!_/     gpcd    - 
i/     •fpca    - 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE    3    (continual) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


PORT    HUENEME 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


PORT   HUENEME 


MUNICIPAL  WATFR  nFPARTMKNT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

m,       17-803 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY .  D 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE CD 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     LJ 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS  * 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

3,350 

917.8 

1972 

3,480 

954.7 

1973 

3,690 

978.6 

1974 

4,009 

1.020.6 

1975 

4,027 

1,058.9 

1976 

4,075 

85.3 

64.2 

75.0 

83.7 

109.8 

91.0 

122.3 

122.6 

77.7 

79.3 

82.7 

80.1 

1.073.7 

1977 

4,080 

68.3 

56.4 

74.1 

76.4 

73.5 

80.7 

83.0 

101.8 

79.5 

91.3 

73.1 

53.4     ■ 

911.5 

1978 

4,230 

76.0 

56.0 

55.0 

40.0 

130.0 

91.0 

123.0 

95.0 

84.0 

98  .-0 

61.0 

61.0 

970.0 

1979 

4,245 

72.0 

47.0 

63.0 

77.0 

88.0 

127.0 

131.2 

76.0 

124.3 

100.5 

51.6 

.04.7 

1.062.3 

1980 

4.255 

42.? 

70.6 

47.2 

67.2 

68.7 

102.4 

93.2 

99.0 

123.5 

87.3 

105.5 

6.,2 

968.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (9PCd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

m~V 

W 

1970 

1971 

4.56 

15,273 

165 

.184 

1972 

4.82 

16,779 

155 

.175 

1973 

4.71 

17,391 

154 

.173 

1974 

4.32 

17,305 

162 

.181 

1975 

4.34 

17,468 

166 

.186 

1976 

4.33 

17,650 

156 

125 

137 

158 

201 

172 

224 

224 

147 

145 

156 

146 

166 

.187 

1977 

4.24 

17,280 

128 

117 

138 

147 

137 

156 

155 

190 

153 

170 

141 

100 

145 

.162 

1978 

4.41 

18,645 

132 

107 

95 

72 

225 

163 

213 

164 

150 

170 

109 

106 

143 

►  160 

1979 

4.29 

,  18,224 

127 

92 

112 

141 

156 

232 

232 

135 

227 

178 

94 

185 

160 

179 

1980 

4.18 

17,803 

78 

137 

86 

126 

124 

192 

169 

179 

231 

158 

198 

111      • 

149 

167 

AVERAGE 

U7«-1»M 

4.29 

18,224 

112 

112 

98 

113 

168 

196 

205 

159 

203 

169 

134 

134 

151 

169 

1/      gpca      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/      ilpci     -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q  COMBINATION      g) 
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TABLE     3    (c.ntmu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SAN  BUENAVENTURA 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA.. 


SOUTH  COASTAL   REGION 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


SAN    BUENAVENTURA 


MUNICIPAL  WATER   DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

""         57,964 

,„„         74,474 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  tH  CITY CD 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE El 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    O 

OTHER  

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  CS)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORO 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

455.5 

420.4 

470.3 

613.0 

623.7 

577.4 

651.6 

629.3 

639.2 

554.3 

475.6 

445.0 

6,555.3 

1*71 

417.0 

415.0 

487.5 

546.8 

550.9 

622.2 

661.0 

657.2 

604.4 

590.2 

530.2 

480.2 

6,562.6 

1972 

390.4 

408.4 

552.9 

524.5 

631.7 

666.3 

695.2 

740.7 

600.3 

588.6 

441.3 

451.9 

6,692.2 

1973 

407.2 

399.4 

449.4 

562.2 

563.7 

595.4 

634.5 

578.3 

528.9 

521.5 

426.2 

388.7 

6,055.4 

1974 

355.7 

413.9 

417.1 

489.7 

519.3 

582.3 

656.6 

548.9 

539.6 

501.5 

477.7 

425.9 

5,928.2 

197S 

490.4 

370.7 

384.4 

433.1 

564.6 

604.4 

651.2 

646.2 

632.4 

581.4 

563.9 

548.3 

6,471.0 

197S 

21,144 

599.9 

457.8 

520.2 

528.2 

658.8 

699.4 

677.2 

578.3 

498.9 

-86.1 

520.1" 

541.3 

6,866.2 

1977 

21,905 

405.7 

414.6 

461.9 

507.8 

470.1 

528.0 

610.5 

538.6 

525.6 

508.8 

510.8 

405.0 

5,932.4 

1978 

22,060 

361.2 

334.2 

283.9 

370.5 

558.6 

608.6 

642.8 

618.1 

558.8 

531.0 

400.5 

412.3 

5,680.5 

1979 

22,625 

371.4 

331." 

399.9 

455.8 

601.0 

609.4 

659.6 

653.0 

645.1 

508.6 

489.5 

542.7 

6,267.9 

1980 

22,658 

453.3 

422.0 

471.3 

582.8 

617.1 

702.6 

726.8 

717.5 

619.2 

662.6 

584.1 

567.4 

7,126.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (oped)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

OPCd- 

w 

1970 

68.694 

214 

219 

221 

297 

293 

280 

306 

296 

310 

269 

231 

209 

261 

.292 

1971 

69,971 

192 

212 

225 

260 

254 

296 

305 

303 

2S8 

272 

253 

221 

257 

.288 

1972 

72,328 

174 

195 

247 

242 

282 

307 

310 

330 

277 

263 

203 

202 

253 

.283 

1973 

74,765 

176 

191 

194 

251 

243 

265 

274 

250 

236 

225 

190 

168 

222 

.249 

1974 

76,601 

150 

193 

176 

213 

219 

253 

277 

231 

235 

211 

208 

179 

212 

.237 

1975 

78,585 

201 

168 

158 

184 

232 

256 

267 

265 

268 

239 

239 

225 

226 

.253 

1976 

3.76 

79,430 

244 

199 

211 

222 

268 

294 

275 

275 

209 

197 

218 

220 

236 

.264 

1977 

3.67 

80,420 

163 

184 

185 

210 

189 

219 

245 

216 

218 

204 

212 

181 

202 

.226 

1978 

3.70 

81,640 

143 

146 

112 

151 

221 

248 

254 

244 

228 

210 

164 

163 

191 

.214 

1979 

3.71 

83,850 

143 

141 

154 

181 

231 

242 

254 

251 

256 

196 

195 

209 

205 

.230 

1980 

3.78 

85,609 

171 

170 

178 

227 

233 

274 

274 

270 

241 

250 

227 

214 

227 

.254 

AVERAGE 

t»7l-»»0 

3.73 

83,700 

152 

152 

148 

186 

228 

255 

261 

255 

242 

219 

195 

195 

208 

.233 

1/     open 
2/     ilpc« 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION 
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TABLE     3    (continu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


SANTA    PAULA 


HYOROLOGIC    STUDY  AREA 


SOUTH  COASTAL  REGION 


SANTA   PAULA  WATER   WORKS    LIMITED 


WATER  SUPPLIER    . 

Ty„,  COMMERCIAL   WATER   COMPANY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

,»7o_L2i££i 

1980_2M52 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  W  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY-t  OUTSIDE E] 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    D 

OTHER  ___^^^_^_^^^^^_____ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

11 

1,330.0 

1971 

5,127 

64.0 

73.6 

92.8 

102.2 

103.7 

123.5 

143.3 

147.3 

122.3 

119.6 

89.9 

73.2 

1.225.4 

1972 

5,169 

70.0 

83.7 

108.0 

120.9 

135.7 

140.9 

156.9 

153.0 

127.0 

106.9 

74.0 

79.0 

1,356.0 

1973 

5,241 

70.4 

50.3 

68.5 

103.7 

118.4 

147.0 

148.0 

145.1 

125.9 

120.9 

89.9 

82.6 

1,270.7 

1974 

5,300 

70.3 

85.8 

74.0 

114.1 

134.0 

149.2 

164.4 

149.9 

131.8 

100.4 

101.6 

76.4 

1,351.9 

1975 

5,359 

88.6 

72.4 

80.3 

90.7 

133.6 

134.4 

161.6 

161.5 

139.6 

127.5 

125.3 

114.5 

1,430.0 

1976 

5,460 

130.5 

86.8 

160.0 

114.8 

143.1 

166.2 

165.3 

167.6 

108.2 

117.8 

120.2 

121.9 

1,602.4 

1977 

5,584 

99.9 

119.9 

123.8 

136.6 

122.1 

150.5 

187.1 

148.2 

144.3 

141.3 

140.6 

107.2 

1,621.5 

1978 

5,641 

69.1 

69.4 

82.8 

77.2 

140.8 

157.1 

173.7 

160.3 

133.6 

127.4 

93.8 

83.7 

1,368.9 

1979 

5,733 

110.8 

65.8 

78.2 

104.6 

151.8 

161.6 

167.5 

159.7 

164.2 

123:5 

100.7 

115. 4 

1,503.8 

1980 

5,858 

75.9 

70.4 

84.7 

122.5 

120.6 

161.0 

185.7 

174.0 

140.4 

141.7 

128.0 

107.8 

1,512.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (9PCd)    " 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

jpcd- 

•IPC*-' 

1970 

18,961 

192 

.215 

1971 

3.68 

18,850 

110 

139 

159 

181 

177 

210 

245 

252 

216 

205 

159 

125 

182 

.204 

1972 

3.44 

17,790 

126 

160 

194 

224 

243 

261 

281 

274 

235 

192 

137 

142 

206 

.231 

1973 

3.42 

17,950 

127 

100 

123 

193 

213 

273 

266 

261 

234 

217 

167 

148 

194 

.217 

1974 

3.56 

18,850 

120 

163 

127 

202 

229 

264 

281 

257 

233 

172 

180 

131 

196 

.220 

1975 

3.67 

19,680 

145 

131 

132 

154 

219 

228 

265 

265 

236 

209 

212 

188 

199 

.223 

1976 

3.63 

19,800 

213 

151 

261 

193 

233 

280 

269 

273 

182 

192 

202 

199 

221 

.248 

1977 

3.56 

19,900 

162 

215 

201 

229 

198 

252 

303 

240 

242 

229 

236 

174 

223 

.250 

1978 

3.68 

20,750 

107 

119 

129 

124 

219 

252 

270 

249 

215 

198 

151 

130 

181 

.202 

1979 

3.71 

21,250 

168 

111 

119 

164 

230 

253 

254 

242 

253 

187 

158 

175 

194 

.217 

1980 

3.70 

21,652 

113 

112 

126 

189 

180 

248 

277 

259 

216 

211 

197 

161 

191 

.214 

AVERAGE 

1»7«-t»»0 

3.70 

21,217 

129 

114 

125 

159 

210 

251 

267 

250 

230 

199 

169 

155 

189 

.212 

1/       gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

1/       •!(«:•      -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/    DATA  NOT   AVAILABLE 


COMBINATION      Q 
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TABLE    3    (contmu.il) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


JTOLO_ 


DAVIS 


HYDROLOQIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  _^__ 


DAVIS 


MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1*70 SllMS 

36.6*0 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY □ 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY.  OUTSIDE ED 

PARTLY  IN  CITY  ONLY    □ 

OTHER  ____________^^^^_ 

OTHER  WATER  SERVICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1*71 

5,022 

It,  876 

e* 

90 

119 

158 

188 

276 

303 

292 

2*7 

185 

133 

97 

2,172 

1972 

5.961 

5.807 

101 

100 

166 

ISO 

259 

295 

331 

318 

21.8 

13* 

90 

89 

2,311 

1973 

5,8*3 

5,676 

71 

92 

98 

196 

290 

321 

361 

30U 

2U7 

173 

108 

97 

2.358 

1974 

6,529 

6, 35* 

1*6 

103 

Ilk 

1AJ 

29* 

323 

321 

33* 

285 

233 

121 

112 

2,531 

197S 

6,721 

6,518 

119 

100 

115 

179 

321 

359 

350 

335 

•292 

18* 

137 

129 

2,620 

1976 

6,937 

6,732 

158 

157 

19* 

227 

3*2 

351 

357 

285 

225 

22* 

150 

159 

2,829 

1977 

7,355 

7,106 

131 

12  * 

136 

203 

187 

286 

315 

302 

22* 

211 

138 

10k 

2,36l 

1978 

8,139 

7,868 

111 

99 

11* 

133 

286 

350 

366 

357 

2T1 

259 

157 

125 

2,628 

1979 

8,317 

8,063 

125 

109 

127 

133 

292 

392 

388 

36* 

319 

183 

130 

125 

2,687 

1980 

8,569 

8,308 

122 

119 

ll»3 

206 

292 

3*9 

378 

369 

286 

256 

188 

137 

2.81*5 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (oped)    if 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd- 

•too**" 

1970 

1971 

5.05 

25,361 

107 

127 

151 

208 

239 

363 

385 

371 

325 

235 

175 

123 

235 

.263 

1972 

5-01 

29.865 

109 

115 

179 

201 

280 

329 

358 

31.3 

277 

1*5 

100 

96 

211 

.236 

1973 

*.97 

29, oka 

79 

113 

109 

225 

322 

368 

*01 

338 

28* 

192 

12* 

108 

222 

.2*9 

1974 

I*. 93 

32,188 

li*6 

11* 

11* 

150 

295 

33* 

322 

335 

295 

23* 

125 

112 

215 

.2*1 

1975 

14.89 

32,866 

117 

109 

113 

182 

315 

36* 

3UI4 

329 

296 

181 

139 

127 

218 

.2** 

1976 

».T9 

33,228 

153 

163 

188 

228 

332 

352 

3*T 

277 

226 

217 

150 

15* 

233 

.261 

1977 

U. 69 

3*,*95 

123 

128 

127 

196 

175 

276 

295 

282 

216 

197 

133 

97 

188 

.211 

1978 

*.6o 

37,*39 

96 

9* 

98 

118 

2*6 

312 

315 

308 

2*1 

223 

1*0 

108 

192 

.215 

1979 

*.50 

37,k26 

108 

10* 

109 

118 

252 

3*9 

331. 

31* 

28* 

158 

116 

100 

197 

.221 

1980 

*.*0 

37,70* 

10* 

109 

122 

182 

250 

309 

323 

316 

253 

219 

166 

117  , 

206 

.231 

AVfRAOC 

*.50 

37,523 

103 

102 

110 

139 

2*9 

323 

32* 

313 

259 

200 

1*1 

108 

198 

.222 

1/     geco 
2/     .'P" 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      □ 


COMBINATION       Q) 


15—77656 
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TABLE   3  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


Y9LQ 


HYDBOLOGIC    STUDY  AREA  SACRAMENTO 


WATER  SUPPLIER         ■""""""" 

Typ.   MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 


CITY  CENSUS  POPULATION 

1,70       20'677 

tWO       30,235 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  »l  CITY O 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY*  OUTSIDE 0 

PARTLY  IN  CITY  ONLY     □ 

OTHER  ____^^^__^^^^^^^^^^____ 

OTHER  WATER  SERV  ICE  AGENCY  (S)  WITHIN  THIS  CtTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1971 

5,725 

5,719 

109 

77 

110 

15« 

213 

229 

361* 

1*25 

391 

336 

252 

151. 

2,811. 

1972 

6,055 

6,0l»U 

121 

123 

112 

20»i 

216 

331 

371 

385 

356 

280 

151 

121* 

2,771* 

1973 

6,141*6 

6,Ul8 

213 

118 

100 

118 

209 

335 

396 

1*28 

382 

338 

20U 

159 

3,000 

1974 

6,681 

6.6U0 

119 

117 

111 

126 

166 

298 

376 

373 

1.11 

326 

269 

132 

*  2,821* 

T97S 

7,062 

7,02"4 

115 

127 

113 

131 

188 

368 

360 

I.U7 

1*01 

289 

203 

139 

2,881 

1976 

T.U29 

T.Ul* 

139 

152 

160 

221 

258 

398 

1*02 

1*56 

333 

286 

232 

215 

3,252 

1977 

7,903 

7,888 

158 

127 

133 

158 

21*5 

300 

323 

359 

332 

2U3 

206 

137  , 

2,721 

197S 

8,100 

8.07U 

118 

100 

1U2 

11*3 

318 

395 

501 

1.15 

510 

37*. 

167 

1U6 

3,329 

1979 

8.75U 

8,729 

1U7 

116 

118 

1*4*4 

192 

312 

397 

1*1*9 

1.11 

372 

219 11 

1U8 

3,025 

1980 

8.7UU 

8,721 

150 

lUl 

139 

1553/ 

225 

320 

385 

1*1*5 

U13 

338 

21*9 

207 

3,167 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    1/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gped- 

•W 

1970 

1971 

3.73 

21,351. 

165 

129 

166 

2U0 

322 

357 

550 

6U2 

610 

508 

393 

233 

361 

.1*01* 

1972 

3.71 

22,1.61. 

ITU 

189 

161 

303 

310 

U91 

533 

553 

528 

U02 

22U 

178 

337 

.377 

1973 

3.68 

23,721 

290 

178 

136 

166 

28U 

U71 

539 

582 

537 

U60 

287 

216 

3U6 

.388 

1974 

3.65 

21..386 

157 

171 

1U7 

172 

220 

U07 

1*97 

U93 

562 

U31 

368 

175 

317 

.355 

1975 

3.62 

25,561* 

ll»5 

177 

1U3 

171 

'237 

U80 

U5U 

56U 

523 

365 

265 

175 

309 

.3U6 

1976    . 

3.60 

26,71*1* 

168 

196 

193 

275 

311 

U96 

U85 

550 

U15 

3U5 

289 

259 

332 

.372 

1977 

3.57 

28,21*. 

181 

161 

152 

187 

280 

35U 

369 

U10 

392 

278 

2U3 

157 

26U 

.296 

1978 

3.5"* 

28,671. 

133 

125 

160 

166 

358 

U59 

56U 

U67 

593 

U21 

19U 

16U 

318 

.356 

1979 

3.51 

30,727 

15U 

135 

12U 

156 

202 

338 

UlT 

U71 

UU6 

391 

2383/ 

155 

270 

.302 

1980 

3.1*8 

30,1*29 

159 

160 

1U7 

1703, 

239 

351 

U08 

U72 

U52 

358 

2T3 

219 

28U 

.318 

AVERAGE 

mi- mo 

3.51 

29,91.3 

IU9 

lUo 

1UU 

16U 

266 

383 

U63 

U70 

U97 

390 

235 

1T9 

291 

.326 

1/      gpcd      -    GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

J/       ilpca     -    ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Estimate 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      Q 
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TABLE     3     (cont.nu.d) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  and  URBAN  PER  CAPITA  APPLIED  WATER 


HYDROLOGIC    STUDY  AREA 


WATER  SUPPLIER 
Typ«  


CALIFORNIA  WATER   SERVICE   COMPANY 


COMMERCIAL  WATER  COHPAMY 


CITY  CENSUS  POPULATION 

i»7o 2i222 

9-898 

SYSTEM  SERVES: 

ALL   ACCOUNTS  M  CITY (Q 

ALL  ACCOUNTS  M  CITY*  OUTSIDE □ 

PARTLY  M  dTY  ONLY    D 

rvTurn 

OTHER  WATER  SERVICE  AOENCY  (S)  WITHIN  THIS  C(TY: 


YEAR 
OF 

RECORD 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTION!)* 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ANNUAL 

SYSTEM 

CITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1970 

1(71 

3,31.6 

1.1.. 2 

1.1.6 

50.5 

63.8 

79.7 

121.2 

151*. 1* 

151.5 

113.6 

73.5 

50.9 

1*3.7 

988.6 

1972 

3,368 

1.2.5 

38.7 

51*. 0 

66.5 

102.5 

121*.  7 

11*9.8 

11*1*.  0 

99.1 

55.0 

1*0.3 

1.6.0 

963.1 

1973 

3,385 

U2.3 

U2.8 

1*3.9 

66.1* 

111.5 

ljlt.l 

150.6 

139.1* 

100.3 

60.U 

1*0.3 

39-1 

971.1 

1074 

3.U09 

38.7 

3U.5 

39.1 

1*7.2 

99.1* 

123.0 

126.1. 

131.9 

108.9 

77.0 

1*2.1 

U2.lt 

910.6 

1975 

S,»*5 

1*3.2 

38.  U 

U2.2 

1*7.7 

101.0 

126.1* 

139.8 

12U.8 

108.2 

58.1 

1*2.2 

1.1.6 

913.6 

1978 

3,U79 

U3.7 

39.7 

52.6 

65.2 

112.1* 

12*.  7 

1399 

101*.  9 

91.1* 

T*.3 

53.3 

51.1 

953.2 

1977 

3.J»J*8 

1.0.8 

35.7 

1.0.8 

61.7 

57.2 

101.7 

109.9 

103.5 

71.2 

60.6 

1*2.3 

38.2 

763.6 

1978 

3,1.149 

38.9 

35.2 

39.9 

It. 08 

87.0 

111.7 

127.3 

126.5 

82.1 

80.6 

51.1 

1*3.0 

861*. 1 

1979 

3,517 

U2.2 

37.5 

1*1*. 6 

1*9.1* 

81*. 9 

119.8 

130.6 

125.5 

103.1* 

66.1* 

1*5.9 

1*5.9 

896.1 

1980 

3,586 

**.7 

1.3.0 

1*9.6 

65.8 

92.6 

109.6 

132.1* 

119.7 

96.8 

73.8 

55.8 

1*6.5 

930.3 

YEAR 
OF 

RECORD 

'ERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (»pcd)    V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

opca- 

«*x»*V 

1970 

1971 

2.78 

9,302 

153 

160 

175 

229 

276 

«3* 

535 

525 

1*07 

255 

182 

152 

291 

.326 

1972 

2.75 

9,262 

1*4 

lUlt 

188 

239 

35T 

1*1*9 

522 

502 

357 

192 

1*5 

160 

281* 

.318 

1973 

2.73 

9,21*1 

1*8 

165 

153 

21*0 

389 

1*81* 

526 

1*87 

362 

211 

1*5 

136 

288 

.323 

1974 

2.71 

9,238 

135 

133 

137 

170 

3*7 

It  It!* 

1*1*1 

1*61 

393 

269 

152 

1U8 

270 

.302 

1975 

2.69 

9,25*1 

151 

1*6 

1*7 

172 

352 

*55 

1*87 

1*35 

390 

203 

152 

1*5 

270 

.302 

1978 

2.70 

9,393 

150 

11.6 

181 

231 

386 

1*1*3 

1*80 

U60 

32  It 

255 

189 

175 

277 

.310 

1977 

2.72 

9,379 

11*0 

136 

lltO 

219 

197 

361 

378 

356 

253 

208 

150 

131 

223 

.250 

1978 

2.7*. 

9.1*50 

133 

133 

136 

1** 

297 

391* 

U35 

1*32 

290 

275 

180 

11*7 

251 

.281 

1979 

2.75 

9,672 

1*1 

138 

llt9 

170 

283 

1*13 

1*36 

1*19 

356 

221 

158 

153 

25 1* 

.28U 

1980 

2.77 

9,938 

1*5 

11*9 

161 

221 

301 

368 

1*30 

389 

325 

21*0 

187 

151, 

256 

.287 

AVERAGE 

2.75 

9,687 

11*0 

11*0 

1*9 

178 

29 1» 

392 

»3* 

1*13 

321* 

21*5 

175 

150 

85* 

.28*. 

V      UP"! 
2/     *«pc« 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE      Q 


COMBINATION      (3 
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Table  4.    Annual  Per-Copita  Use  of  Water 
(in  gallons 


1       f 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

HSA 

W.t., 

Supplier    if 

-51 

-52 

-53 

-54 

-55 

-56 

-57 

-58 

-59 

.60 

-61 

-62 

-63 

I      * 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

NC 

Areata  MWO 

cC      i 

|      75 

77 

88 

93 

89 

75 

107 

83 

99 

100 

- 

- 

- 

Eureka  MWD 

!      92 

98 

89 

93 

93 

112 

109 

105 

112 

127 

- 

- 

- 

(1963-66,  HCSD) 

Ferndole  WCWC 

c 

137 

137 

128 

128 

134 

138 

137 

142 

135 

127 

- 

- 

- 

Fortuna  MWD 

c 

77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

j. 

- 

- 

- 

- 

- 

Willits  PG&E 

c 

207 

197 

162 

180 

177 

139 

127 

103 

103 

106 

- 

- 

- 

SF 

East  Bay  MUD 

F 

126 

126 

126 

127 

130 

133 

133 

154 

156 

157 

- 

- 

- 

c 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

157 

161 

161 

Marin  MWD 

c 

126 

139 

148 

142 

140 

135 

146 

143 

149 

150 

139 

149 

160 

San  Francisco  MWD 

c 

101 

101 

109 

111 

119 

114 

112 

112 

119 

125 

124 

125 

118 

San  Jose  WW 

c 

101 

111 

115 

121 

126 

129 

128 

132 

142 

162 

148 

155 

156 

CC 

Arroyo  Grande  MWD 

F/C 

_ 

_ 

_ 

- 

195 

232 

233 

227 

275 

262 

150 

170 

155 

Atascadero  MWC 

F/C 

227 

202 

190 

185 

184 

182 

170 

166 

207 

190 

224 

203 

202 

Lompoc  MWD 

C 

133 

139 

144 

152 

138 

134 

134 

136 

152 

157 

127 

134 

132 

Paso  Robles  MWD 

F/C 

289 

289 

286 

257 

248 

260 

279 

280 

279 

287 

271 

276 

267 

San  Luis  Obispo  MWD 

F/C 

205 

180 

190 

190 

170 

167 

158 

150 

165 

166 

159 

175 

171 

Santa  Barbara  MWD 

C 

118 

127 

138 

170 

145 

157 

151 

154 

150 

171 

168 

184 

173 

Santa  Cruz  MWD 

F 

160 

158 

155 

155 

161 

172 

158 

165 

188 

175 

179 

181 

170 

Santa  Maria  MWD 

C 

158 

148 

174 

195 

176 

178 

186 

182 

183 

190 

166 

202 

194 

LA, 

Alhambra  MWD 

F/C 

135 

130 

140 

149 

148 

149 

150 

145 

156 

158 

158 

162 

153 

SA, 

Anaheim  MWD 

F/C 

189 

174 

164 

128 

148 

133 

127 

132 

156 

151 

156 

168 

170 

& 

Beaumont  ID 

C 

177 

175 

146 

155 

146 

139 

141 

109 

149 

153 

- 

432 

337 

SD 

Beverly  Hills  MWD 

F/C 

219 

237 

240 

233 

239 

242 

272 

274 

282 

330 

- 

- 

281 

Burbank  MWD 

F/C 

186 

200 

225 

234 

229 

229 

233 

223 

243 

245 

244 

251 

248 

Claremont  SCWC 

F/C 

236 

223 

272 

295 

280 

297 

315 

286 

266 

349 

277 

284 

284 

Compter.  MWD 

F 

73 

73 

79 

88 

83 

86 

86 

88 

96 

96 

99 

96 

96 

Fillmore  MWD 

F/C 

162 

145 

166 

166 

189 

184 

190 

189 

215 

209 

- 

208 

186 

Fullerton  MWD 

F/C 

225 

218 

205 

250 

258 

232 

242 

221 

251 

232 

229 

254 

231 

Glendale  MWD 

F 

170 

146 

161 

170 

176 

184 

196 

171 

174 

178 

192 

188 

169 

Hemet  MWD 

F/C 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

286 

234 

225 

236 

_ 

269 

276 

Long  Beoch  MWD 

F/C 

121 

120 

124 

114 

113 

114 

118 

111 

125 

137 

133 

137 

131 

Las  Angeles  WP 

(City   Proper  &  Harbor) 

C 

138 

144 

147 

160 

156 

155 

162 

157 

158 

167 

160 

164 

156 

Los  Angeles  WP 

(San  Fernando  Volley) 

C 

179 

212 

196 

241 

188 

184 

204 

186 

2*04 

220 

212 

214 

201 

Monterey  Park  MWD 

F/C 

136 

131 

144 

144 

130 

138 

117 

139 

152 

151 

- 

- 

139 

Oceanside  MWD 

F 

138 

114 

123 

144 

142 

150 

146 

135 

153 

146 

184 

163 

175 

Ojai  SCWC 

F/C 

156 

152 

163 

155 

148 

148 

158 

144 

150 

161 

213 

209 

182 

Ontorio  MWD 

F/C 

226 

204 

222 

208 

222 

191 

233 

198 

227 

226 

219 

231 

208 

Orange  MWD 

F/C 

164 

151 

266 

158 

154 

174 

165 

164 

192 

187 

197 

196 

169 

Oxnard  MWD 

F/C 

166 

164 

164 

166 

158 

149 

156 

146 

149 

161 

156 

153 

139 

Pasadena  MWD 

F/C 

205 

204 

225 

231 

224 

228 

234 

225 

253 

255 

217 

226 

208 

Pomona  MWD 

F/C 

187 

196 

177 

162 

175 

183 

187 

178 

211 

203 

209 

227 

213 

Port  Hueneme  MWD 

F 

125 

97 

98 

92 

105 

94 

127 

144 

166 

153 

137 

140 

154 

Riverside  MWD 

F/C 

212 

194 

202 

206 

219 

220 

230 

218 

244 

246 

231 

248 

236 

San  Bernardino  MWD 

F/C 

225 

215 

218 

225 

216 

222 

214 

208 

227 

208 

215 

226 

222 

San  Buena  Ventura  MWD 

F/C 

214 

201 

232 

223 

212 

195 

182 

176 

201 

262 

164 

195 

160 

San  Diego  MWD 

F/C 

131 

109 

124 

125 

127 

125 

128 

118 

128 

126 

123 

127 

127 

San  Marino  CAWC 

F 

299 

267 

286 

325 

288 

297 

318 

293 

341 

344 

364 

350 

326 

Santa  Ana  MWD 

F/C 

152 

149 

157 

161 

162 

168 

166 

160 

153 

143 

155 

163 

154 

Santa  Monica  MWD 

F/C 

136 

138 

145 

145 

138 

137 

149 

151 

162 

160 

153 

151 

151 

Santa  Paula  WW 

F/C 

155 

134 

159 

142 

136 

149 

149 

150 

155 

137 

157 

179 

163 

Soticoy  WC 

F 

158 

148 

196 

181 

167 

180 

164 

147 

171 

141 

190 

164 

119 

Torrance  MWD 

South  Bay  Area  CAWC  3/ 

F/C 

171 

174 

166 

222 

147 

148 

153 

147 

149 

140 

209 

219 

218 

F/C 

90 

77 

89 

95 

95 

97 

98 

91 

97 

97 

109 

112 

105 

SB 

Chieo  CWSC 

C 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

. 

- 

344 

341 

337 

Sacramento  MWD 

c 

247 

251 

242 

237 

238 

236 

256 

260 

267 

275 

263 

264 

259 

SJB 

Merced  MWD 

c 

272 

268 

253 

267 

262 

270 

266 

275 

285 

312 

320 

328 

317 

TB 

Bakersfield  CWSC 

c 

299 

302 

287 

297 

312 

303 

304 

304 

308 

349 

335 

346 

330 

Fresno  MWD 

c 

348 

341 

317 

31* 

322 

307 

329 

317 

349 

374 

356 

353 

340 

Honford  MWD 

c 

269 

238 

247 

245 

243 

246 

248 

249 

237 

279 

281 

285 

270 

Visolia  CWSC 

c 

274 

271 

265 

270 

274 

258 

261 

273 

296 

289 

288 

281 

272 

y  MUD      -    Municipal  Utility  District 
MWD      -    Municipal  Water  Department 

(except  for  Marin  MWD  which  is 
a  Municipal  Water  District) 
HCSD    -    Humboldt  Community  Service  District 


WP         —  Water  &  Power 

WW        -  Water  Works 

MWC      -  Mutual  Water  Co. 

WCWC   -  Williams  Creek  Water  Co. 

PG&E   -  Pacific  Gas  &  Electric  Co. 


ID  -  Irrigation  District 

SCWC  -  Southern  California  Water  Co. 

CAWC  -  California-American  Water  Co. 

WC  -  Water  Company 

CWSC  -  California  Water  Service  Co. 


218 


Provided  by  Selected  Water  Suppliers,  1950-1980 
per  capita  daily) 


1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

-64 

-65 

-66 

-67 

-68 

-69 

-70 

-71 

-72 

-73 

-74 

-75 

-76 

-77 

-78 

-79 

-80 

-81 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

- 

115 

110 

109 

113 

108 

110 

115 

110 

116 

108 

116 

116 

112 

108 

124 

138 

141 

117 

126 

140 

142 

126 

127 

138 

135 

125 

127 

139 

135 

117 

131 

114 

128 

148 

154 

_ 

_ 

_ 

„ 

95 

103 

95 

93 

91 

96 

104 

106 

104 

109 

92 

96 

91 

90 

- 

- 

- 

157 

173 

161 

170 

187 

184 

194 

211 

232 

230 

193 

125 

187 

220 

216 

1S8 

174 

178 

188 

184 

194 

199 

204 

199 

199 

201 

199 

198 

211 

129 

155 

170 

180 

148 

150 

149 

159 

148 

167 

172 

173 

166 

158 

167 

168 

167 

126 

61 

115 

134 

143 

126 

138 

134 

142 

135 

146 

142 

147 

146 

147 

146 

143 

149 

149 

106 

116 

126 

129 

143 

153 

147 

158 

149 

151 

153 

164 

164 

172 

169 

171 

173 

183 

143 

157 

164 

164 

1S2 

152 

139 

141 

130 

138 

128 

134 

138 

143 

134 

133 

139 

152 

156 

153 

157 

160 

180 

209 

208 

232 

204 

221 

220 

- 

212 

197 

193 

195 

197 

182 

149 

162 

183 

183 

- 

124 

123 

121 

112 

117 

118 

129 

139 

142 

126 

131 

130 

129 

127 

119 

131 

135 

237 

277 

267 

286 

261 

278 

247 

289 

306 

298 

313 

340 

333 

334 

314 

274 

290 

274 

150 

163 

170 

168 

167 

168 

168 

170 

171 

176 

172 

173 

175 

187 

171 

140 

157 

156 

159 

177 

164 

173 

165 

171 

167 

185 

186 

190 

174 

172 

183 

178 

157 

151 

169 

177 

152 

188 

167 

189 

189 

188 

179 

175 

192 

188 

189 

190 

184 

188 

115 

148 

150 

162 

170 

188 

184 

183 

168 

183 

180 

192 

195 

202 

188 

195 

195 

209 

189 

179 

188 

196 

147 

150 

143 

149 

146 

154 

154 

165 

164 

165 

158 

158 

158 

164 

133 

144 

154 

156 

189 

190 

179 

199 

193 

207 

202 

218 

220 

222 

222 

230 

218 

234 

208 

215 

227 

234 

307 

312 

278 

340 

251 

233 

277 

324 

278 

276 

285 

290 

278 

305 

304 

327 

268 

289 

277 

277 

267 

273 

259 

298 

299 

305 

244 

243 

234 

249 

252 

256 

255 

270 

268 

261 

257 

259 

241 

242 

205 

208 

223 

228 

250 

313 

270 

283 

276 

290 

285 

311 

302 

309 

280 

300 

295 

308 

262 

237 

215 

264 

98 

90 

162 

178 

169 

185 

173 

169 

188 

216 

245 

228 
2o3 

197 

193 

202 

204 

182 

168 

176 

184 

223 

254 

228 

246 

243 

253 

247 

262 

265 

251 

274 

268 

281 

242 

246 

270 

269 

180 

168 

173 

170 

182 

173 

192 

184 

181 

181 

162 

163 

190 

188 

161 

152 

157 

162 

249 

240 

230 

230 

289 

221 

197 

217 

208 

191 

180 

173 

160 

169 

151 

131 

128 

132 

131 

138 

133 

143 

143 

159 

157 

165 

163 

165 

156 

159 

156 

166 

143 

153 

159 

162 

154 

159 

153 

158 

157 

164 

163 

173 

182 

185 

176 

177 

179 

188 

157 

160 

172 

180 

187 

199 

184 

192 

179 

190 

>  188 

210 

San  F, 

rnando 

Valley  Sy 

stem  annexed  by 

Los  Angeles  WF 

132 

142 

137 

142 

139 

151 

148 

155 

155 

155 

151 

152 

149 

156 

128 

138 

143 

146 

188 

197 

188 

187 

208 

203 

224 

247 

257 

252 

235 

255 

257 

262 

232 

231 

252 

246 

159 

181 

167 

174 

161 

184 

179 

202 

203 

207 

175 

196 

182 

197 

184 

169 

188 

197 

193 

207 

202 

216 

208 

216 

214 

242 

244 

270 

259 

264 

237 

247 

205 

229 

241 

245 

167 

160 

164 

173 

162 

171 

168 

179 

174 

182 

171 

182 

194 

224 

207 

203 

218 

215 

144 

143 

138 

151 

144 

156 

152 

171 

141 

162 

151 

160 

172 

173 

159 

156 

153 

146 

208 

221 

203 

214 

206 

220 

232 

242 

229 

231 

206 

225 

221 

232 

195 

201 

212 

209 

205 

217 

213 

234 

257 

270 

270 

283 

276 

284 

271 

275 

265 

276 

246 

245 

253 

238 

170 

157 

173 

157 

184 

159 

176 

174 

165 

155 

154 

162 

166 

166 

145 

143 

160 

149 

228 

237 

240 

253 

246 

266 

252 

272 

342 

272 

255 

254 

248 

255 

233 

276 

305 

286 

208 

227 

221 

234 

226 

232 

220 

247 

247 

256 

204 

209 

259 

250 

238 

208 

217 

227 

173 

192 

196 

226 

253 

280 

232 

272 

257 

253 

222 

212 

226 

236 

202 

191 

205 

227 

127 

136 

138 

148 

145 

155 

155 

166 

169 

168 

166 

178 

174 

186 

168 

170 

177 

172 

329 

322 

153 

160 

155 

160 

153 

166 

161 

172 

180 

185 

187 

191 

186 

189 

167 

172 

183 

188 

153 

157 

157 

166 

162 

180 

168 

170 

176 

181 

171 

169 

163 

167 

142 

146 

159 

166 

155 

180 

182 

173 

168 

168 

175 

188 

182 

206 

194 

196 

199 

221 

223 

181 

194 

191 

127 

106 

92 

_ 

- 

- 

- 

- 

216 

208 

196 

194 

_ 

220 

222 

256 

169 

173 

160 

160 

150 

161 

138 

144 

155 

164 

108 

107 

106 

108 

108 

115 

108 

119 

118 

120 

115 

124 

125 

118 

105 

104 

109 

114 

293 

342 

330 

365 

334 

339 

337 

358 

344 

361 

344 

326 

327 

325 

268 

286 

290 

278 

220 

277 

245 

276 

259 

272 

272 

291 

289 

292 

297 

285 

292 

295 

249 

287 

291 

295 

286 

325 

327 

365 

350 

380 

389 

406 

382 

403 

380 

391 

366 

370 

305 

317 

347 

314 

305 

327 

325 

354 

349 

349 

349 

380 

356 

364 

357 

356 

348 

340 

291 

310 

331 

315 

307 

336 

313 

335 

307 

307 

317 

342 

318 

332 

309 

307 

298 

291 

231 

250 

278 

277 

259 

281 

274 

298 

277 

295 

284 

314 

303 

313 

262 

269 

258 

240 

192 

203 

230 

218 

256 

277 

281 

312 

280 

298 

299 

330 

315 

336 

315 

317 

321 

312 

254 

253 

265 

256 

y    F         -    Fiscal  Year  July  1,  through  June  30. 
C         —    Calendar  year 
F/C    —    Interchangeably  fiscal  or  calendar  year 

-      Includes  the  cities  of  National  City,  Chulo  Vista,  and  Imperial  Beach    (See  Figure  2  for  location). 
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Table  5.    Monthly  and  Annual  Weighted  Average  Per-Capita  Use  of 
Water  Provided  by  Sampled  Water  Suppliers,  by 
Hydrologic  Study  Area,   1978-1980  Average 

(gallons  per  capita  daily) 


Apr 


May 


Sep 


Annual 
Average 


NC 

110 

111 

113 

127 

177 

217 

234 

227 

182 

157 

123 

116 

158 

SF 

109 

113 

117 

133 

171 

205 

206 

205 

192 

162 

134 

121 

156 

CC 

104 

107 

109 

128 

163 

197 

200 

203 

188 

164 

140 

121 

152 

LA,SA,SD 

127 

127 

131 

158 

186 

224 

239 

233 

219 

194 

168 

154 

180 

SB 

135 

136 

143 

175 

282 

389 

426 

419 

348 

263 

187 

153 

255 

SJ 

131 

131 

144 

195 

299 

370 

397 

411 

331 

240 

169 

141 

247 

TL 

131 

135 

146 

220 

342 

444 

476 

447 

345 

273 

186 

151 

275 

NL 

116 

165 

166 

_  1/ 

267 

381 

317J/503 

355 

315 

274 

155 

262 

SL 

130 

142 

162 

247 

302 

394 

456 

449 

374 

298 

231 

162 

279 

CR 

241 

222 

251 

324 

400 

513 

549 

499 

535 

420 

371 

289 

385 

_       Incomplete 

Data. 
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Table  6.    Weighted  Average  Per-Capita  Use  of  Water  Provided  by 
Sampled  Water  Suppliers  and  Manufacturing 
Industries'  Self-Supplied  Water,  by  County 


Water     ,, 
Supp  ,ers- 

Indust 

Self-Supp 

ied  — 

To 

,3/ 
tal  _ 

County 

GPCD| 

AFPCA 

GPCDl  AFPCA 

GPCD 

AFPCA 

Alameda 

162 

.181 

7 

.008 

169 

.189 

Butte 

265 

.297 

2 

.002 

267 

.299 

Colusa 

259 

.290 

1 

.001 

260 

.291 

Contra  Costa 

151 

.169 

14 

.016 

165 

.185 

Del  Norte 

156 

.175 

15 

.017 

171 

.192 

El  Dorado 

136 

.152 

1 

.001 

137 

.153 

Fresno 

265 

.297 

32 

.036 

297 

.333 

Glenn 

210 

.235 

110 

.123 

320 

.358 

Humboldt 

133 

.149 

25 

.028 

158 

.177 

Imperial 

208 

.233 

18 

.020 

226 

.253 

Inyo 

442 

.495 

6 

.007 

448 

.501 

Kern 

310 

.347 

42 

.047 

352 

.394 

Kings 

217 

.243 

27 

.030 

244 

.273 

Lake 

154 

.173 

0 

0 

154 

.173 

Lassen 

262 

.293 

19 

.021 

281 

.315 

Los  Angeles 

172 

.193 

7 

.008 

179 

.201 

Madera 

46 

.052 

Marin 

133 

.149 

<1 

.001 

134 

.150 

Mendocino  y 

224 

.251 

35 

.039 

259 

.290 

Merced 

296 

.332 

64 

.082 

360 

.403 

Modoc 

313 

.351 

21 

.024 

334 

.374 

Monterey 

138 

.155 

54 

.060 

192 

.215 

Napa 

166 

186 

5 

.006 

171 

192 

Orange 

196 

.220 

2 

.002 

198 

.222 

Placer 

269 

.301 

1,530  y 

.001 

270 

.302 

Plumas 

234 

.262 

.714 

,764 

1.98 

Ri  verside 

315 

.353 

2 

.002 

317 

.355 

Sacramento 

275 

.308 

17 

.019 

292 

.327 

San  Benito 

221 

.248 

57 

.064 

278 

.311 

San   Bernardino 

250 

.280 

12 

.013 

262 

.293 

San  Diego 

169 

.289 

<1 

.001 

170 

.190 

San  Francisco 

124 

.139 

2 

.002 

126 

.141 

San  Joaquin 

198 

.222 

46 

.052 

244 

.273 

San  Luis  Obispo 

173 

.194 

8 

.009 

181 

.203 

San  Mateo 

137 

.153 

<1 

.001 

138 

.155 

Santa  Barbara 

155 

.174 

15 

.017 

170 

.190 

Santa  Clara 

180 

.202 

18 

.020 

198 

.222 

Santa  Cruz 

152 

.170 

19 

.021 

171 

.192 

Shasta 

191 

.214 

150 

.168 

341 

.38  2 

Siskiyou 

319 

.357 

73 

.082 

392 

.439 

Solano 

197 

.221 

3 

.003 

200 

.224 

Sonoma 

153 

.171 

6 

.007 

159 

.178 

Stanislaus 

331 

.371 

58 

.065 

389 

.436 

Tehama 

314 

.352 

3 

.003 

317 

.355 

Tulare 

253 

.283 

17 

.019 

270 

.302 

Tuolumne 

340 

.381 

1 

.001 

341 

.382 

Ventura 

175 

.196 

5 

.006 

180 

.202 

Yolo 

239 

.268 

47 

.053 

286 

.320 

Yuba 

254 

.285 

3 

.003 

257 

.288 

-      Average  1978  through   1980  from  the  records  of  sampled  wate 
suppliers. 


3/ 

—      GPCD  =  gallons  per  capita  doily; 

AFPCD  =  acre-feet  per  capita  daily. 

4/ 


Inland   Citi 


5/ 


High  quantities  for  millpond  diluti 
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Table  7.    Percent  Di 


istribution  of  Water  Use,  by  Type  of  Use 

for  Sampled  Water  Suppliers  !■' 


Central  Volley  Regi 


Location 

Residential 

Commercial 

Industrial 

Governmental 

Total 

Population 
Served 

San  Francisco  Bay 

Hydrologic    Study   Area 

Atherton-Woodside 

85 

11 

0 

4 

100 

52,363 

Belmont 

71 

10 

10 

9 

100 

24,786 

Fremont 

76 

9 

7 

8 

100 

203,477 

Hayward 

60 

10 

19 

11 

100 

88,995 

Los  Altos 

74 

H 

6 

6 

100 

70,232 

Mil  pitas 

67 

5 

11 

17 

100 

38,025 

Oaklond  (EBMUD) 

59 

13 

18 

10 

100 

1,043,000 

Palo  Alto 

49 

15 

23 

13 

100 

53,300 

San  Carlos 

66 

14 

16 

4 

100 

25,461 

San   Francisco 

59 

27 

2 

12 

100 

678,000 

San  Mateo 

72 

22 

1 

5 

100 

81,584 

South  San  Francisco 

44 

21 

30 

5 

100 

48,433 

Sunnyvale 

52 

16 

20 

12 

100 

106,932 

North  Coast 

Hydrologic  Study  Area 

Santa  Rosa 

70 

20 

1 

9 

100 

91,344 

Brentwood 

88 

10 

1 

1 

100 

4,465 

Dixon 

85 

12 

1 

2 

100 

7,688 

Stockton 

59 

21 

10 

10 

100 

122,730 

South  Coastal   Region 

Alhombra 

88 

5 

6 

1 

100 

64,615 

Anaheim 

65 

7 

25 

3 

100 

230,497 

Beverly  Hills 

83 

12 

2 

3 

100 

39,500 

Burbank 

59 

21 

16 

4 

100 

84,600 

Escondido 

97 

1 

1 

1 

100 

80,200 

Fullerton 

58 

17 

24 

5 

M0 

102,100 

Huntington  Beach 

82 

10 

7 

1 

100 

173,500 

Lakewood 

84 

14 

1 

1 

100 

60,000 

Los  Angeles 

68 

19 

5 

8 

100 

2,995,500 

Manhattan  Beach 

92 

4 

0 

4 

100 

32,000 

Oceanside 

73 

20 

4 

3 

100 

76,700 

Ontario 

73 

7 

15 

5 

100 

86,400 

San  Bernardino 

68 

18 

3 

11 

100 

102,325 

San  Diego 

63 

24 

5 

8 

100 

875,400 

San  Luis  Obispo 

75 

18 

3 

4 

100 

34,308 

Santa   Barbara 

83 

14 

2 

1 

100 

73,325 

Santa  Maria 

67 

17 

15 

1 

100 

39,685 

South  Bay 

76 

13 

4 

7 

100 

248,030 

Thousand  Oaks 

85 

11 

3 

1 

100 

31,600 

Ventura 

61 

16 

21 

2 

100 

85,609 

South  Lahontan  and  Colorado 

River  Hydrologic   Study  Areas 

Desert  Water  Agency 

75 

18 

1 

6 

100 

46,180 

El   Centre 

64 

31 

1 

4 

100 

23,996 

Ridgecrest 

87 

9 

0 

4 

100 

15,930 

Victor  Valley 

74                          20 
Population  in   1980 

1 

5 

100 

16,895 

]/     Samples  represent  35%  o(  State 
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Table  8.    Approximate  Average  Cost  of  Water  to  Users,  by  County,  1980 
(Dollars  per  Acre-foot)  I' 


Average  Cost 

Average  Cost 

of  Water 

of  Water 

County 

Service  Area 

to  User 

County 

Service  Area 

to  User 

Alameda 

Hayword 

Livermore2< 

Livermore3/ 

288 

Los  Angeles 

Alhombro 

131 

334 

Arcadia 

143 

342 

Azusa 

169 

Oakland 

244 

Beverly  Hills 

287 

Pleasanton 

190 

Burbank 

234 

Amador 

Plymouth 

291 

Cerri  tos 

Commerce 

187 
209 

Butte 

Biggs 

63 

Compton 

242 

Chi  CO 

107 

Covina 

176 

Gridley 

98 

Downey 

142 

Oroville 

161 

Paradise 

115 

East  Los  Angeles 
El  Monte 

274 
125 

Coluso 

Colusa 

101 

El  Segundo 

163 

Williams 

202 

Glendale 

293 

Contro  Cos  to 

Antioch 

197 

Glendora 

222 

Brentwood 

212 

Hawthorne 

241 

Concord 

341 

Hermosa  Redondo 

288 

Dublin-San  Ramon 

403 

Huntington   Park 

198 

Martinez 

384 

Industry 

141 

Pittsburg 

222 

Inglewood 

385 

Del  Norte 

Crescent  City 

246 

Lakewood 

197 

El  Dorado 

Placerville 

289 

La  Verne 
Long   Beach 
Los  Angeles 

348 

South   Tahoe 

319 

232 

198 

Fresno 

Clovis 

103 

Lynwood 

160 

Coolinga 

181 

Manhattan  Beach 

302 

Fire  bough 

51 

Monrovia 

216 

Fresno 

72 

Montebello 

218 

Huron 

152 

Monterey  Park 

202 

Mendota 

114 

Newhall 

298 

Reedley 

35 

Norwalk 

193 

Sanger 

99 

Palmdale 

169 

Selmo 

120 

Palos  Verdes  Estates 

418 

Glenn 

Orland 

143 

Paramont 

66 

Willows 

188 

Pasadena 

203 

Humboldt 

Areata 

266 

Pico  Rivera 

209 

Eureka 

284 

Pomona 

184 

Fortuna 

220 

Santa  Fe  Springs 

174 

Humboldt 

201 

Santa  Monica 

223 

Imperial 

Brawley 

88 

Sierra  Modre 

215 

Calexico 

143 

Signal  Hill 

199 

El  Centro 

184 

South  Gate 

150 

Holtville 

168 

South  Pasadena 

209 

Imperial 

87 

Torrance 

184 

Westmoreland 

99 

Vernon 
West  Covina 

136 
332 

Inyo 

Bi  shop 

1 

Whittier 

182 

Kern 

Arvi  n 
Bakersfieldi/ 

201 

Madera 

Madera 

109 

136 

Bakersfieldi7 

144 

Marin 

Inverness 
Son  Rafael 

1,173 

506 

California  City 

58 

Stinson  Beach 

1,082 

Delano 

117 

Shaffer 

83 

Mariposa 

Mariposa 

58 

Tehachapi-Cummings 

209 

Mendocino 

Ukiah 

176 

Kings 

Avenal 

372 

Merced 

Atwater 

40 

Corcoran 

141 

Dos   Palos 

179 

Hanford 

129 

Gustine 

125 

Lemoore 

150 

Los  Bonos 

124 

Lake 

Lakeport 

98 

Merced 

74 
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Table  8.    Approximate  Average  Cost  of  Water  to  Users,  by  County,  1980    (Continued) 
(Dollars  per  Acre-foot)  I/ 


Average  Cost 

Average   Cost 

of  Water 

of  Water 

County 

Service  Area 

to  User 

County 

Service  Area 

to  User 

Modoc 

Alturas 

143 

Son   Benito 

Hollister 

124 

Cedarville 

193 

San  Juan  Bautii 

ta 

180 

Mono 

Bri  dgeport 

153 

San  Bernardino 

Adelanto 

203 

Monterey 

Gonzales 

277 

Chino 

191 

King  City 

213 

Colton 

124 

Marina 

270 

Cucamonga 

259 

Salinas 

188 

Loma   Linda 

203 

Seaside 

484 

Needles 

87 

Soledad 

126 

Ontario 
Redlands 

190 
131 

Nopo 

Calistoga 

411 

Rialto 

306 

Napa 

339 

San   Bernardino 

160 

St.  Helena 

227 

Yountville 

229 

Twentynine   Pal 
Upland 

ms 

254 
135 

Nevada 

Grass   Valley 

561 

Victorville 

144 

Nevada  City 

313 

Yucaipa 

249 

Orange 

Anaheim 

501 

San  Diego 

Carlsbad 

306 

Brea 

145 

Del  Mar 

306 

Buena   Park 

148 

Escondido 

203 

Fountain  Valley 

176 

Fallbrook 

232 

Fullerton 

156 

Oceanside 

339 

Garden  Grove 

157 

Olivenhain 

362 

Huntington  Beach 

190 

Otay 

499 

La  Hobra 

187 

Poway 

186 

La  Palma 

180 

San  Diego 

203 

Newport  Beach 

240 

San  Dieguito 

387 

Orange 

217 

Santa   Fe 

281 

San  Clemente 

277 

Sweetwater 

393 

Santa  Ana 

180 

San   Francisco 

City  &   Coujity 

232 

Seal   Beach 

174 

Tustin 

125 

San  Joaquin 

Lodi 

96 

Westmi  ni  ster 

160 

Manteca 
Ripon 
Stockton  if 

93 
119 

200 

Placer 

Roseville 

115 

Stockton  V 

302 

North  Tahoe 

312 

Tracy 

183 

Plumas 

jPortola 

178 

San  Luis  Obispo 

Arroyo  Grande 
Cambria 

172 
573 

Riverside 

Banning 

128 

El    Pasode  Rob 

es 

161 

Blythe 

125 

Morro   Bay 

163 

Coachella 

102 

Pismo   Beach 

134 

Corona 

226 

San  Luis  Obispc 

334 

Hemet 

193 

San  Mateo 

Bear  Gulch 

424 

Indio 

96 

Belmont 

352 

Lake  Elsinore 

427 

Broadmoor 

259 

Mesa 

210 

Norco 

219 

Burl  ingame 

277 

Palm    Springs,   etc. 

269 

Daly   City 

306 

Perris 

378 

East  Palo  Alto 

354 

Riverside 

208 

Half  Moon  Bay, 

El   Granata,  e 

tc.            479 

San  Jacinto 

164 

H  i  1  Isborough 
Menlo   Park 

331 
240 

Sacramento 

Carmichael 
Citrus  Heights 

51 
87 

Purissima  Hills 

432 

Fair  Oaks 

61 

Redwood  City 

330 

Folsom 

Gait 

Sacramento 

199 

35 

San  Carlos 

401 

93 

San  Mateo 

325 

92 

South  San   Franc 

SCO 

278 

224 


Table  8.    Approximate  Average  Cost  of  Water  to  Users,  by  County,  1980    (Continued) 

(Dollars  per  Acre-foot)  Jr 


Average  Cost 

Average  Cost 

of  Water 

of  Woter 

County                                       Service  Area 

to  User 

County 

Service  Area 

to  User 

Santo  Barbaro                          Buelton 

251 

Rohnert  Park 

93 

Goleta 

235 

Santa  Rosa 

290 

Gualalupe 

182 

Sebastopol 

267 

Lompoc 

472 

Sonoma 

346 

Santa  Barbara 

288 

Stanislaus 

Ceres 

126 

Santa  Maria 

192 

Denair 

65 

Santo  Clara                              Cupertino 

230 

Hughson 

220 

Gilroy 

126 

Modesto 

55 

Los  Alto» 

268 

Newman 

141 

Milpitas 

249 

Oakdale 

HI 

Morgan  Hill 

218 

Sutter 

Live  Oak 

119 

Mountain  View 

186 

Yuba  City 

305 

Palo  Alto 
San  Jose 
Santa  Clara 
Sunnyvale 

230 
264 
150 
182 

Tehama 

Corning 
Paskenta 
Red  Bluff 

58 
204 
166 

Santa  Cruz                                San  Lorenzo  Valley 

466 

Trinity 

Weaverville 

369 

Santa  Cruz 

319 

Tulare 

Cutler 

66 

Soquel 

458 

Dinuba 

136 

Watsonville 

267 

Earlimont 

117 

Shasta                                         Anderson 
Burney 
Cottonwood 
Redding 

201 
130 
302 
180 

Exeter 

Lindsay 

Porterville 

Tulare 

Visalia 

43 
131 
109 
117 
116 

Sierra                                        Loyalton 

87 

Siskiyou                                     Happy  Comp 

102 

Ventura 

Fillmore 

141 

Montague 

213 

Oxnard 

271 

Mt.  Shasta 

68 

Port  Hueneme 

95 

Tulelake 

95 

San  Buenaventura 

224 

Yreko 

1  48 

Thousand  Oaks 

343 

Solano                                         Benicia 

303 

Dixon 

227 

Yolo 

Da»is 

92 

Napa  Junction 

153 

Winters 

270 

Rio  Vista 

80 

Woodland 

56 

Suisun 

245 

Yuba 

Linda 

184 

Vocaville 

210 

Marysville 

161 

Vollojo 

257 

Olivehurst 

144 

Sonoma                                        Cloverdale 

139 

Wheatland 

104 

Cotati 

317 

Forestville 

519 

Does  not  inc 

ude:     Reve 

nue   from   irrigation 

Healdsburg 

160 

Revenue  from  sales  for  resale 

Petaluma 

270 
sther  utilities, 

1/    Does  not  include  od  valorem  tax,  soles  to 

*/     Bakersf 

eld  Mu 

lici 

Dal  Water  Deportment 

or  speciol  prices  for  crop  irrigation  water 

5/    Californ 

ia  Wate 

r    Se 

rvice  Compony 

2/    Livermore  Municipal  Water  District 

bJ    Stock  to 

iMunic 

pal 

Water  Department 

3/    Colifornio  Water  Service  Co. 

7/    Californ 

ia  Wate 

r   Se 

rvice  Company 
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Table  9.    Sampled  Manufacturing  Industries'  Water  Conservation,   1979  — 


Reported 
intake 
(Mg)!/ 


Reported  per- 
cent reduction 

in  water 
intake  due  to 
conservation 


Calculated 
water  intake 
without  water 
conservation 


(Mg) 


Calculated 

reduction 

in  water 

intake 

(Mg) 


Reported  water 

intake  of 

plants  not 

practicing 

conservatio 

(Mg) 


Total 

reported 

water  intake 

(Mg) 


Estimated 

total  water 

intake  without 

conservation 

(Mg) 


Estimated  Percent 

reduction  in  total 

water  intake  due 

to  conservation 

for  reporting 

plants 

(Mg) 


20 

35,147 

21 

21 

0 

0 

22 

0 

0 

23 

0 

0 

24 

11,552 

13 

25 

82 

19 

26 

21,822 

22 

27 

10 

16 

28 

8,085 

20 

29 

24,091 

16 

30 

1,054 

32 

31 

110 

18 

32 

4,496 

48 

33 

4,040 

21 

34 

2,428 

18 

35 

1,188 

18 

36 

3,611 

24 

37 

4,207 

15 

38 

682 

22 

39 

142 

29 

44,490 

0 

0 

0 

13,278 

101 

27,977 

12 

10,081 

28,680 

1,550 

134 

8,646 

5,114 

2,961 

1,449 

4,751 

4,949 

874 

200 


9,343 

0 

0 

0 

1,726 

19 

6,155 

2 

1,996 

4,589 

496 

24 

4,150 

1,074 

533 

261 

1,140 

742 

192 

58 


12,903 

0 

0 

2 

1,919 

30 

10,496 

35 

3,598 

500 

751 

120 

3,817 

1,964 

701 

1,550 

600 

659 

130 

57 


48,050 

0 

0 

2 

13,471 

112 

32,318 

45 

11,683 

24,591 

1,805 

230 

8,313 

6,004 

3,129 

2,738 

4,211 

4,866 

812 

199 


57,393 

0 

0 

2 

15,197 

131 

38,473 

47 

13,679 

29,180 

2,301 

154 

12,463 

7,078 

3,662 

2,999 

5,351 

5,608 

1,004 

25? 


1/    Dc 


obtained   from  a  survey  of  manufacturing  industries  conducted  in   1980.     For  a  discussion  of  the 
"      survey,  see  DWR  Bulletin  124-3,  Water  Use  by  Manufacturing  Industries  in  California,  1979,  May  1982. 

£'      Standard  Industrial  Classification  code. 
3/    million  gallons. 


16.2 

0 

0 

0 

11.4 

14.5 

15.9 

4.3 

14.6 

15.7 

21.6 

15.6 

33.3 

15.2 

14.6 

8.7 

21.3 

13.2 

19.1 

22.6 
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Table  10.     Sampling  of  Multiple-Unit  Residential  Water  Use 


Sample  Si  ze  ■ 


Number  of         Number  or 
Structures!''  Units 


Dwelling  Unit: 

per  Structure 

(Averoge) 


Water  Use  by  Yeor 
(gallons  per  unit  per  day) 


1972  [  1973  [  1974  |  1975  |   1976  |  1977  [  1978  |  1979  |   1980  |  1981 


.3/ 


Los  Angeles 

Metropolitan  Area 

West  Los  Angeles 

3 

735 

245 

Westwood 

6 

411 

69 

Van  Nuys 

6 

298 

50 

Westchester 

11 

202 

18 

Palms 

6 

69 

12 

Wilshire 

15 

1.215 

81 

Hollywood 

3 

304 

101 

Elystan  Park 

10 

85 

9 

Highland  Park 

12 

130 

11 

Baldwin  Hills 

18 

467 

26 

San  Pedro 

28 

293 

10 

Harbor  City 

5 

58 

12 

Boyle  Heights 

5 

434 

87 

Totals 

128 

4,701 

179 

189 

201 

186 

190 

334 

368 

379 

253 

237 

128 

122 

137 

108 

124 

112 

117 

125 

112 

109 

183 

198 

191 

176 

175 

95 

81 

88 

114 

125 

157 

159 

162 

156 

156 

339 

420 

367 

339 

306 

173 

172 

171 

160 

166 

171 

175 

180 

185 

182 

180 

174 

194 

164 

162 

187 

176 

158 

144 

174 

166       173        172        155       168 


186 
313 
125 
113 
185 
100 
157 
355 
170 
176 
172 
179 
169 


Son  Francisco  Bay  Area 
East  Bay  Municipal 
Utilities  District 
(east  of  Oakland) 
East  Bay  Municipal 
Utilities  District 
(west  of  Oakland  hills) 
San   Francisco 
San  Jose 
Totals 


169        159         150       161        161         112       128       130 


134       129         122       128        134 


61 
360 
484 


2,237 


4,660-' 
8,012 


4/ 


135        144 
203       218       251         205        197        211       144 


120 


141 
214 


Central  Valley  Area 
Bakers  field 
Fresno 
Modesto 
Totals 


8 

861 

10 

1,712 

11 

750 

29 

3,323 

6/ 

1,139 

67 

69 

6/ 

1,307 

67 

2,005 

6/ 

739 

67 

249 

6/ 

1,406 

6/ 

8,163 

6/ 

1,704 

6/ 

5,724 

22,505 

108 
171 
68 


192* 
HI* 
163* 


192 
HI 
163 


California  Ware 
Company  Syst 
Bear  GulcfJ 
Dixon 
Livermore 
Los  Altos 
Marysville 
Oroville 
San  Carlos 
Son  Mateo 
South  San  F 
Stockton 
Totals 


T% 


st  of  one 


1/  Average  for  study  period. 

\f  A  single  apartment  complex  may  cons 

3/  Weighted  by  the  number  of  dwelling  units. 

f/  Total  units  studied,  but  not  all  during  any  one  ye 

»J  Includes  Broadmoor,  Colmo. 

bJ  Data  not  available. 

*  Data  are  for  FY  1975/76. 


NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 


several  individually  metered  structures. 


195 

185 

194 

136 

153 

162 

162 

166 

169 

379 

221 

205 

208 

283 

366 

365 

521 

319 

170 

164 

177 

149 

167 

189 

191 

197 

176 

240 

208 

229 

154 

170 

180 

191 

197 

198 

179 

196 

218 

174 

191 

202 

208 

215 

198 

169 

155 

174 

156 

145 

156 

165 

168 

161 

137 

156 

157 

111 

130 

135 

148 

154 

141 

179 

186 

190 

144 

153 

166 

164 

169 

169 

169 

162 

156 

123 

130 

144 

138 

136 

145 

169 

165 

168 

152 

161 

165 

174 

196 

169 
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Table  11.    Sampling  of  Water  Use  in  Office  Buildings 
1974-1978  average 


Area  Sampled 


Monthly  Gallons   per  Square  Foot  of  Occupied   Space  and   Percent  of  Annual  Use 


Jon    |      Feb     |     Mar     |     Apr    |      May    |      Jun      |       Jul    |     Aug    |     Sep    |      Oct    |      Nov  7 


D« 


Average 


Downtown   San   Diego 
Gallons/Square-foot 
Percent  of  Annual 
Mission  Valley  1/ 

Gal  Ions/Square- foot 
Percent  of  Annual 


2.73 

2.82 

2.78 

2.96 

2.85 

3.13 

3.14 

3.27 

3.92 

3.18 

3.48 

3.03 

7.32 

7.55 

7.46 

7.94 

7.64 

8.40 

8.41 

8.77 

10.52 

8.53 

9.33 

8.13 

3.38 

3.25 

3.09 

3.53 

3.64 

3.86 

4.72 

4.77 

5.58 

5.49 

4.78 

4.45 

6.68 

6.43 

6.11 

6.98 

7.20 

7.65 

9.34 

9.44 

1J.04 

10.87 

9.46 

8.80 

J/    Mission  Valley   is  located  in  San  Diego  County 
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Table  12.    Recreation  Water  Use  at  Selected  State  Park 
Overnight  Campground  Facilities 


Study   Period 


1972      |       1973      |      1974      [ 


Total  Visitation 


Water  Use,  GPCD.I/ 


1972  |  1973  |    1974  [  1975    |  1976 


Castle  Crags-  6/21-9/4  5/25-9/3      6/18-9/2      6/21-8/31      5/30-9/1  9,340     11,349        9,783       7,444 

"Upper  Campground" 

McArthur-Burney  Falls  5/26-29  5/25-28         5/24-9/9      6/1-8/16       6/25-9/6        19,646     19,565      19,452     19,560       14,009      39.8       16.8-/     33.3       27.7 

"Pioneer  Camp"  6/12-9/12  6/15-9/15 


)el  Nolte  Coast 
Redwoods -"Mill 
Creek  Campground" 


7/30-8/14      7/1/-9/4 


7/11-8/31     6/21-9/22         7,674    31,609 


24,844       34,408      30.4      28.7 


28.8       23.5         23.2       28.0 
V 

3/        4/ 


33.8 
22.8 


\J      Gallons  per  capita  per  day. 

2/      Water-saver  showerheads  installed  at  beginning  of  1973 

NOTE:    5-year  average  all   parks  =  28.7  GPCD. 


3/     Meter 
4/      Data 


liable. 


id-season  due  to  clogging. 
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APPENDIX  B 
GLOSSARY  OF  TERMS 

Classes  of  Water  Use:   The  four  generally  recognized  types  of  urban  water  use, 
which  include  residential,  commercial,  industrial,  and  governmental 
applications. 

Residential  and  industrial  uses  are  defined  in  this  glossary.   Commercial  use 
is  defined  on  page  12.   Governmental  use,  a  broad  term,  encompasses  water 
deliveries  to  all  public  facilities,  such  as  military  post,  schools,  civic 
building,  public  recreational  sites,  etc. 

Cooling  Water:   In  this  application,  water  is  separated  from  the  material  being 
cooled  by  heat-exchanger  surfaces.   The  most  common  noncontact  cooling  uses  are 
equipment  cooling,  process  temperature  control,  steam  electric-power 
condensing,  and  air  conditioning. 

Ground  Water  Extraction:   Water  pumped  from  ground  water  sources. 

Industrial:   In  this  bulletin;  industrial  refers  to  manufacturing  plants  as 
defined  in  the  Standard  Industrial  Classification  Manual.   Industrial  water  use 
means  intake  water  use  applied  for  all  manufacturing  and  other  plant  uses. 

Once-Through:   Delivered  water  (usually  associated  with  industrial  use)  that  is 
discharged  from  a  facility  immediately  after  a  one-time  use  without  benefit  of 
reclamation  or  recycling. 

Per-Capita  Water  Use:   Derived  by  dividing  total  water  produced  and  introduced 
into  the  delivery  system  of  a  water  supplier,  by  the  total  resident  population 
living  within  the  water  service  area  —  In  this  report  the  term  "gross  applied 
per-capita  water  use"  includes  all  system  losses,  customer  deliveries,  and 
return  flows.   It  does  not  include  changes  in  reservoir  storage  or  instream 
fish  and  recreational  uses. 

Process  Water  (manufacturing  use):   A  wide  variety  of  applications  where  water 
comes  into  contact  with  process  materials  or  waste  products,  or  is  incorporated 
into  the  product.   Common  process  applications  are  inclusion  in  food  and 
beverages,  slurrying,  paper  forming,  fume  scrubbing,  spray  cooling,  and 
barometric  condensing;  also  included  in  this  category  is  boiler-feed  water  used 
to  generate  steam  for  processing  or  steam-electric  power  generation. 

Reclaimed  Water:   Water  recovered  directly  from  wastes  by  treatment  in  a 
treatment  plant  (and  most  often  used  at  another  location).   Water  that,  as  a 
result  of  treatment  of  waste,  is  suitable  for  a  direct  beneficial  use  or  a 
controlled  use  that  would  not  otherwise  occur. 

Residential:   One  of  the  four  major  components  of  urban  water  use,  used 
interchangeably  with  the  term  "domestic." 

Urban  Water  Use:   The  use  of  water  for  urban  purposes,  including,  but  not 
limited  to,  residential,  commercial,  industrial,  and  governmental  classes.   The 
term  is  applied  in  the  sense  that  it  is  a  type  of  use  rather  than  a  place  of 
use;  i.e.  ,  although  most  urban  use  occurs  within  a  city  or  town,  it  also  occurs 
outside  of  recognized  city  boundaries. 
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Water  Quality  (quality  of  the  water,  or  quality  of  the  waters):   Refers  to 
chemical,  physical,  biological,  bacteriological,  radiological,  and  other 
properties  and  characteristics  of  water  affecting  its  use. 

Water  Quality  Control:   Means  the  regulation  of  any  activity  or  factor  that  may 
affect  the  quality  of  the  waters  of  the  State  and  includes  the  prevention  and 
correction  of  water  pollution  and  nuisance. 

Water  Supplier  (water  agency  or  water  purveyor):   An  entity  (public  agency  or 

private  party)  that  develops  or  purchases  a  supply  of  water  for  distribution 

and  delivery  to  the  various  classes  of  customers  within  its  service  area  and 
occasionally  to  other  water  suppliers  for  their  customers. 

Several  types  of  water  suppliers  are  authorized  to  deliver  water  to  the  public. 
Commercial  water  suppliers  are  monitored  by  the  State  Public  Utilities 
Commission,  while  municipal  water  departments  and  water  districts  are 
accountable  to  the  State  Controller.   Hutual  water  suppliers  are  responsible 
only  to  their  association  of  owners. 

(Water)  Withdrawals:   A  quantity  of  water  produced  or  developed  from  surface 
and  ground  water  sources.   In  this  report,  water  withdrawn  for  delivery  to 
urban  customers. 

Weighting:   To  give  weight  to;  a  statistical  procedure  by  which  the  true 
importance  of  each  item  constituting  or  forming  an  average  for  a  group  of 
numbers  is  accurately  reflected. 
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APPENDIX  C 

STANDARD  INDUSTRIAL  CLASSIFICATION 

OF  ESTABLISHMENTS 

The  Standard  Industrial  Classification  (SIC)   is  a  classification  system  that 
arranges  all  establishments  and  businesses  of  the  total  economy  by  the  type  of 
activity  in  which  they  are  engaged.   It  divides  all  activities  into  broad 
industrial  division,  subdivides  each  division  into  two-digit  major  groups, 
breaks  the  major  groups  into  three-digit  industry  subgroups,  and  further 
divides  the  latter  into  four-digit  detailed  industries. 

The  Standard  Industrial  Classification  is  intended  to  cover  the  entire  field  of 
economic  activities:  agriculture,  forestry,  fishing,  hunting,  and  trapping; 
mining;  construction;  manufacturing;  transporation,  communication,  electric 
gas,  and  sanitary  business,  repair,  and  other  services;  and  public 
administration. 

For  purposes  of  this  classification,  an  establishment  is  defined  as  an  economic 
unit,  generally  at  a  single  physical  location  where  business  is  conducted  or 
where  services  or  industrial  operations  are  performed.   An  establishment  is  not 
necessarily  identified  with  the  enterprise  or  company,  which  may  consist  of  one 
or  more  establishments. 

The  structure  of  the  classification  makes  it  possible  to  tabulate,  analyze,  and 
publish  establishment  data  on  a  division,  a  two-digit,  a  three-digit,  or  a 
four-digit  industry  code  basis,  according  to  the  level  of  industrial  detail 
considered  most  appropriate.   It  is  possible  then,  to  use  additional  sub- 
divisions within  specific  four-digit  industries  in  adapting  this  classification 
for  a  particular  need,  while  still  retaining  comparability  within  the  system. 
Because  of  the  inclusion  of  variable-rate  water  users,  even  at  the  4-digit 
level,  a  subdivision  of  some  industries  at  this  level  is  almost  a  necessity. 
For  example,  different  processes,  or  the  extent  of  recirculation  in  the 
manufacture  of  automobile  storage  batteries  may  cause  a  twofold  variance  in 
makeup  water  requirements  per  unit  of  product  among  different  plants 
manufacturing  the  identical  product. 

Thus,  water  planners  may  need  to  group  industries  according  to  their  water 
requirements  and  potential  impact  on  local  water  sources  and  suppliers.  As 
more  information  is  gained  about  identifiable  differences  in  what  now  appear  to 
be  very  similar  industries,  these  differences  will  be  reflected  in  the  SIC 
numbering  system  for  water  planning. 

Each  establishment  is  assigned  an  industry  code  on  the  basis  of  its  primary 
activity,  which  is  determined  by  its  principal  product  or  group  of  products 
produced  or  distributed,  or  services  rendered.   The  four-digit  code  assignment 
should  be  made  directly  on  the  basis  of  the  primary  products,  services,  or 
activities  reported  by  each  establishment  as  the  four-digit  level  of  detail. 

No  single  method  of  classification  can  possibly  encompass,  in  one  structural 
system,  so  diverse  a  group  of  statistical  objectives.   The  reason  for  having 
such  a  system,  however,  is  that  it  provides  a  common  statistical  language  —  a 
single  set  of  definitions  that  can  become  generally  understood  through  frequent 
usage  and  through  agreement  upon  inclusions  as  well  as  exclusions.   In 
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establishing  the  industries  under  the  SIC,  the  following  general  principles, 
taken  largely  from  previous  censuses,  serve  as  guides: 

(1)  The  classification  should  conform  to  the  existing  structure  of 
American  industry. 

(2)  The  units  to  be  classified  are  establishments  rather  than  legal 
entities  or  companies,  and  each  establishment  is  to  be  classified 
according  to  its  major  activity. 

(3)  In  order  to  be  recognized  as  a  separate  category,  the  group  of 
establishments  comprising  the  industry  should  be  of  significant  size 
from  the  standpoint  of  number  of  persons  employed,  volume  of 
business,  and  other  economic  factors. 

(4)  The  group  of  establishments  should  be  homogeneous  with  respect  to  the 
type  of  activity  in  which  they  are  engaged.  Further,  they  should,  in 
the  aggregate,  account  for  a  significant  portion  of  that  activity. 

Among  the  11  divisions  of  industries  shown  in  the  SIC  Manual,  Division  D, 
"Manufacturing,"  contains  the  largest  number  of  high  water-using  industries. 
As  described  by  the  SIC  Manual,  Manufacturing  includes  "...  establishments 
engaged  in  the  mechanical  or  chemical  transformation  of  materials  or  substances 
into  new  products.   These  establishments  are  usually  described  as  plants, 
factories,  or  mills  and  characteristically  use  power-driven  machines  and 
materials  handling  equipment.   Establishments  engaged  in  assembling  .  .  . 
manufactured  products  are  also  considered  manufacturing  if  the  new  product  is 
neither  a  structure  nor  other  fixed  improvement.  Also  included  is  the  building 
of  such  materials  as  lubricating  oils,  plastics,  resins,  or 
liquors  .  .   .  ." 

The  major  manufacturing  groups  are  shown  on  the  opposite  page. 
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MANUFACTURING  CLASSIFICATIONS 

Maj 

or  Group 

Number 

Classification 

20 

Food  and  kindred  products 

21 

Tobacco  manufacturers 

22 

Textile  mill  products 

23 

Apparel  and  other  finished  products  made 
from  fabrics  and  similar  materials 

24 

Lumber  and  wood  products,  except  furniture 

25 

Furniture  and  fixtures 

26 

Paper  and  allied  products 

27 

Printing,  publishing,  and  allied  industries 

28 

Chemicals  and  allied  products 

29 

Petroleum  refining  and  related  industries 

30 

Rubber  and  miscellaneous  plastic  products 

31 

Leather  and  leather  products 

32 

Stone,  clay,  glass,  and  concrete  products 

33 

Primary  metal  industries 

34 

Fabricated  metal  products,  ordnance,  machinery, 
and  transportation  equipment 

35 

Machinery,  except  electrical 

36 

Electrical  machinery,  equipment,  and  supplies 

37 

Transportation  equipment 

38 

Professional,  scientific,  and  controlling 
instruments;  photographic  and  optical  goods; 
watches  and  clocks 

39 

Miscellaneous  manufacturing  industries 

(As  listed  under  "Division  D,  Manufacturing",  in  the  Standard  Industrial 
Classification  Manual  (1972),  Executive  Office  of  the  President,  Bureau  of 
the  Budget,  Office  of  Statistical  Standards.) 
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APPENDIX  D 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

DISTRICT  OFFICES 


Inquiries  concerning   the  data   provided   in   this  bulletin  may  be  directed   to   any 
of   the    four   district   offices   listed   here: 


SACRAMENTO 


Department   of   Water   Resources 
Central   District  Office 
P.    0.    Box   160088 
Sacramento,   CA     95816 


Telephone: 

ATSS  -  485-6831 

PUBLIC  -    (916)   445-6831 


RED   BLUFF 


Department  of  Water  Resources 
Northern  District  Office 
P.  0.  Box  607 
Red  Bluff,  CA  96080 


Telephone: 

ATSS  -  446-2011 

PUBLIC  -  (916)  527-6530 


FRESNO 


Department  of  Water  Resources 
San  Joaquin  District  Office 
P.  0.  Box  5710 
Fresno,  CA  93755 


Telephone: 

ATSS  -  421-5443 

PUBLIC  -  (209)  445-5443 


LOS  ANGELES 


Department  of  Water  Resources 
Southern  District  Office 
P.  0.  Box  6598 
Los  Angeles,  CA  90055 


Telephone: 

ATSS  -  640-4107 

PUBLIC  -    (213)   620-4107 


77656-950    8-83     1M 
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CONVERSION  FACTORS 


Quantity 


To  Convert  from  Metric  Unit 


To  Customary  Unit 


Multiply  Metric 
Unit  By 


To  Convert  to  Metric 

Unit  Multiply 
Customary  Unit  By 


Length 


Area 


Flow 


Mass 

Velocity 

Power 

Pressure 

Specific  Capacity 

Concentration 

Electrical  Con- 
ductivity 


millimetres  (mm) 

centimetres  (cm)  for  snow  depth 

metres  (m) 

kilometres  (km) 

square  millimetres  (mm2) 

square  metres  (m2) 

hectares  (ha) 

square  kilometres  (km2) 

litres  (L) 
megalitres 
cubic  metres  (m3) 
cubic  metres  (m3) 
cubic  dekametres  (dam3) 

cubic  metres  per  second  (m3/s) 

litres  per  minute  (L/min) 

litres  per  day  (L/day) 
megalitres  per  day  (ML/day) 

cubic  dekametres  per  day 
(damVday) 

kilograms  (kg) 
megagrams  (Mg) 

metres  per  second  (m/s) 

kilowatts  (kW) 

kilopascals  (kPa) 

kilopascals  (kPa) 

litres  per  minute  per  metre 
drawdown 

milligrams  per  litre  (mg/L) 

microsiemens  per  centimetre 
(uS/cm) 


inches  (in) 

003937 

inches  (in) 

03937 

feet  (ft) 

32808 

miles  (mi) 

0  62139 

square  inches  (in2) 

000155 

square  feet  (ft*) 

10764 

acres  (ac) 

24710 

square  miles  (mi2) 

0  3861 

gallons  (gal) 

026417 

million  gallons  (10°  gal) 

0.26417 

cubic  feet  (ft3) 

35315 

cubic  yards  (yd3) 

1  308 

acre-feet  (ac-ft) 

0  8107 

cubic  feet  per  second 

35315 

(ft3/s) 

gallons  per  minute 

026417 

(gal/min) 

gallons  per  day  (gal/day) 

026417 

million  gallons 

026417 

per  day  (mgd) 

acre-feet  per  day  (ac- 

08107 

ft/day) 

pounds  (lb) 

2.2046 

tons  (short.  2,000  lb) 

1  1023 

feet  per  second  (ft/s)  3  2808 

horsepower  (hp)  13405 

pounds  per  square  inch  0  14505 

(psi) 

feet  head  of  water  0  33456 

gallons  per  minute  per  0  08052 
foot  drawdown 

parts  per  million  (ppm)  1  0 

micromhos  per  centimetre  1  0 


254 
254 
03048 
1  6093 
645  16 
0.092903 
0.40469 
2590 

3.7854 
3.7854 
0  028317 

0  76455 

1  2335 

0  028317 

3  7854 

37854 
3  7854 

1  2335 


045359 
090718 

03048 

0746 

6  8948 

2989 

12419 


1.0 

1.0 


Temperature 


degrees  Celsius  (°C) 


degrees  Fahrenheit  (°F) 


(18X°C)  +  32     (°F-32)/18 


State  of  California— Resources  Agency 
Department  of  Water  Resources 

P.O.  Box  388^ 

Sacramento 
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